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本 书 对 阀门 的 基础 知识 一 一 阀门 的 用 途 及 分 类 、 阀 门 的 
公称 尺寸 及 公称 压力 、 结 构 长 度 和 型 号 编制 方法 进行 了 简 
介 ; 重点 介绍 了 各 类 阀门 的 结构 和 用 途 ; 同时 对 阀门 的 流量 
系数 、 材 料 和 驱动 装置 进行 了 介绍 ; 重点 讲解 了 阀门 的 正确 
选择 。 本 书 图 文 并 成 、 通 俗 易 履 ， 附 录 中 收录 了 了 阀门 术语 的 
中 英文 对 照 、 行 业 常用 标准 、 部 分 阀门 生产 三 家 及 用 户 企 
业 ， 是 初学 阀门 知识 的 人 员 和 阀门 生产 三 的 销售 人 员 以 及 阀 
门 用 户 的 采购 人 员 方 便 实用 的 阀门 参考 书 之 一 。 
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第 2 版 前 音 


本 书 是 以 1995 年 机 械 工 並 出版 社 CTI A 
购 人 员 必 读 》 一 书 为 基础 ， 作 者 对 原 书 内 容 进 行 了 重新 更 
新 编写 和 删改 。 针 对 目前 国际 、 国 内 阀门 标准 的 大 量 更 新 ， 





























文 对 照 表 和 国内 一 些 生产 厂家 的 信息 ， 更 便于 相关 人 员 的 相 
互 交流 。 

本 书 以 阀门 基础 知识 为 主 ， 为 刚 入 行人 员 提 供 快速 入 门 
学 习 渠 道 。 采 用 小 开本 ， 便 于 随身 携带 查阅 。 对 阀门 管理 、 
工程 配套 设计 的 立 门 采购 、 闪 门生 产 企业 销售 部 门 等 相关 人 
员 都 是 方便 实用 的 参考 书 。 

本 书 由 孙 晓 震 编 写 。 由 于 作者 水 平 有 限 ， 不 当 之 处 ， 敬 
请 提出 ， 以 便 及 时 更 正 。 
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第 1 版 前 言 





《阀门 一 一 销售 和 采购 人 员 必 读 》 自 1995 年 6 月 出版 
发 行 以 来 ， 受 到 广大 阀门 销售 和 采购 人 员 的 欢迎 ， 它 对 掌握 
阀门 基本 知识 及 了 人 解 阀门 相关 标准 起 到 了 促进 作用 。 但 随 着 
时 间 的 推移 ， 我 国 阀 门 行业 和 世界 各 国 的 阀门 标准 和 材料 标 











有 着 不 同 程度 的 更 新 。 随 着 我 国 改革 开放 的 次 入 发 展 中 国 经 
济 总 体 上 已 不 再 与 世界 经 济 隔绝 ， 国 内 外 的 阀门 市 场 正在 接 
轨 成 为 统一 的 大 市 场 。 我 国 阀门 制造 业已 成 为 国际 阀门 的 制 
造 基 地 ， 因 此 ， 就 更 需要 及 时 了 解 国外 阀门 产品 的 发 展 情况 
及 相关 的 标准 变化 情况 。 

鉴于 上 述 国 内 外 的 新 变化 ， 考 虑 到 本 书 已 出 版 发 行 近 
12 年 了 ， 故 需 全 面 进行 修订 ， 以 适应 阀门 行业 的 发 展 ， 并 

















进一步 满足 广大 读者 的 需要 。 修 订 后 的 本 书 ， 在 内 容 上 有 哪 
些 新 变化 呢 ? 





第 一 ， 是 按 2007 年 以 来 发 布 的 最 新 标准 ， 对 阀门 的 基 
本 知识 、 相 关 术 语 、 型 号 编制 方法 、 阀 门 标志 等 进行 全 面 修 
订 。 

第 二 ， 是 对 常用 标准 一 节 按 新 颁布 的 标准 重新 进行 了 编 
排 ， 增 加 了 一 些 常 用 的 国内 标准 和 国外 先进 标准 ， 删 去 了 一 
些 不 经 常 使 用 的 标准 。 标 准 文献 资料 到 2007 年 底 为 止 。 

本 书 在 编写 过 程 中 得 到 阀门 行业 上 许多 人 士 的 支持 和 帮 
助 ， 本 书 仍 由 中 国 通用 机 械 协会 阀门 分 会 阀门 专家 委员 会 成 
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员 陆 培 文 高 级 工程 师 对 书稿 进行 了 审 校 。 但 由 于 作者 水 平 有 
限 ， 错 误 和 不 妥 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 批准 指正 。 
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1.1 阀门 的 用 途 


阀门 是 一 种 管 路 附件 ， 它 是 用 来 改变 管 路 断面 和 介质 流 
动 方向 ， 控 制 输送 介质 压力 、 流 量 、 温 度 的 一 种 装置 ， 具 体 
地 讲 ， 它 有 以 下 几 种 用 途 : 

1) 接 通 或 切断 管 路 中 各 段 的 介质 ， 如 : mm. SI 
i]. վ. ոմ. es, 

2) 调节 管 路 的 流量 和 压力 ， 如 : իպ. բոա. ա 
էլ. HEB. mz, 

3) 改变 介质 流动 方向 ， 如 : եպ, ռած. —jm 
球阀 等 。 

4) 用 于 超 压 保护 ， 如 : ZER, ém. 

5) 阻止 管 路 中 介质 倒流 ， 如 : էր o 

6) 指示 和 调节 液 面 ， 如 : 液 面 指示 器 、 液 面 调节 器 











7) 管 路 中 気 、 水 分 高 , W: RAKE, “= (HK 
ER 





8) 管 路 中 的 温度 调节 ， 如 : 温度 调节 阀 、 减 温 减 压 装 








阀门 的 用 途 极 广 ， 无论 是 电力 、 石 油 、 石 化 、 煤 化 工 、 
航天 、 航 空 、 交 通 运 输 、 城 建 、 农 业 、 人 民生 活 等 方面 都 需 
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要 大 量 的 、 各 种 类 型 的 阀门 。 

在 国民 经 济 中 ， 立 门 是 不 可 缺少 的 配件 之 一 。 无 论 是 工 
厂 ， 还 是 矿山 都 需要 有 各 种 各 样 的 管道 来 输送 不 同 的 介质 。 
TEMES, BA, RE), WL) MM, TH, 都 没有 
FEK, em Ն. Wi. उ C. HOF DRE) 
质 的 管道 ; 煤矿 的 水 力 采 煤 、 油 田 的 采油 和 天 然 气 的 采 气 亦 
同 梓 ; BARRE, Gh, PTA, FRR, FO 
料 、 合 成 纤维 等 更 离 不 开阔 门 。 据 不 完全 统计 ， 一 个 百 万 干 
瓦 的 核电 站 、 一 个 百 万 吨 /年 乙烯 装置 所 需 的 阀门 占 整 体 投 
资 的 10% 左右 ， 即 需要 上 万 台 的 阀门 产品 。 

我 国 农 业 是 国民 经 济 的 基础 ， 要 实现 农业 的 现代 化 ， 科 
学 种 田 ， 就 需要 很 多 的 阀门 。 例 如 : 对 于 化 肥 广 、 农 药 厂 、 
农田 水 利 排灌 和 农业 机 械 化 、 电 气 化 等 部 门 ， 阀 门 都 是 不 可 
缺少 的 。 

阀门 在 交通 运输 业 中 的 重要 性 ， 更 是 人 们 所 丝 知 的 了 。 
无 论 是 火车 、 飞 机 ， 还 是 轮船 ， 没 有 阀门 都 是 不 行 的 。 

司 防 工业 的 发 展 ， 特 别 是 原子 能 、 核 工业 的 发 展 更 离 不 
FR 

阀门 对 发 展 尖端 科学 亦 有 很 大 意义 ， 火 稍 、 人 造 卫星 和 
宇宙 飞船 等 都 需要 各 种 各 样 特殊 用 途 的 阀门 。 

在 提高 人 民生 活水 平方 面 ， 阀 门 亦 有 相当 多 的 用 途 。 例 
如 : 纺织 、 食 品 、 医 药 、 城 镇 中 的 供暖 、 供 水 和 天 然 气 ， 公 
共 交 通 等 。 

近年 来 ， 我 国 阀门 还 大 量 出 口 。 每 年 出 口 额 约 为 10 (2 
美元 。 如 在 美国 、 加 拿 大 、 意 大 利 、 西 班 牙 、 法 国 、 德 国 、 
PE. II, SRA, PR, WIE DA AR, E 
等 都 有 我 国 制造 的 阀门 。 
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综 上 所 述 ， 不 难看 出 阀门 对 促进 国民 经 济 的 发 展 起 着 多 
么 大 的 作用 。 





1.2 阀门 的 分 类 


阀门 的 种 类 繁多 ， 随 着 各 类 成 套 设备 工艺 流程 的 不 断 改 
进 ， 了 阀门 的 种 类 还 在 不 断 增 加 ， 但 总 的 来 说 可 分 为 两 大 类 。 











(1) Բայ) KEME (कि SU, RAT) 本 
թային»: Մ ԱՒ), 如 : KER, IWER, Sur 
ml. 2 KH). EER, Sam. րի. 温度 周 
TRAE, 


(2) 驱动 阀门 ”借助 手动 、 电 力 、 液 力 或 气力 来 操纵 
的 阀门 。 如 : իյա. ճւ. ոպ. թվ. տվ. JEER 
等 。 

此 外 ， 阀 门 还 有 以 下 几 种 分 类 方法 。 

(1) 按 结构 特征 分 根据 阀门 关闭 件 相 对 于 阀 座 的 移 
动 方向 可 分 为 : 

1) AIDE: 关闭 件 沿 着 阀 座 的 轴线 方向 移动 ， 如 图 1- 
1 所 示 。 

2) TIR, 关闭 件 沿 着 垂直 于 阀 座 的 轴线 方向 移动 ， 
如 图 1-2 所 示 。 

3) 球形 : 关闭 件 是 球体 ， 围 绕 本 身 的 轴线 旋转 ， 如 图 
1-3 所 示 。 

4) 旋 启 形 : 关闭 件 围绕 阀 座 外 的 轴线 旋转 ， 如 图 1-4 
所 示 。 

5) 蝶 形 : 关闭 件 为 一 圆 盘 ， 围 绕 阀 座 内 或 阀 座 外 的 轴 
线 旋转 ， 如 图 1-5 所 示 。 




































































蝶 板 最 大 外 径 








El 1-5 ԽՄ 
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6) HIE: 关闭 件 在 垂直 于 通道 的 方向 滑动 ， 如 图 1- 
6 所 示 。 

7) 旋塞 形 : 关闭 件 是 柱 塞 或 锥 塞 ， 围 绕 本 身 的 轴线 旋 
转 ， 如 图 1-7 所 示 。 




















M 








CHA 
= EE 


Se M 









图 1-6 FIRE 图 1-7 旋塞 形 


(2) 按 用 途 分 根据 用 途 不 同 可 分 为 : 

1) 切断 用 : 用 来 切 断 ( 或 接 通 ) 管 路 介质 ， 如 截止 
հի). Wm. մ. թիա. 

2) 止 回 用 : 用 来 防止 介质 倒流 ， 如 止 回 阀 。 

3) 调节 用 : 用 来 调节 介质 的 压力 、 流 量 和 温度 ， 如 调 
թի). թի). Em. ոնե). "ml, ոյ) nd. 

4) 分 配 用 : 用 来 改变 介质 的 流动 方向 ， 起 分 配 介质 的 
作用 ， 如 分 配 阀 、 三 通 旋塞 、 三 通 球阀 等 。 

5) 安全 用 : 用 来 排放 多 余 介质 ， 防 止 压力 超过 规定 数 
प्रि, शाळत वि, Am, 

6) 其他 特殊 用 途 : Sek, "ok, Da 
HAR, ուշի. նա. Sage, 

(3) 按 操 纵 方法 分 “根据 不 同 的 操纵 方法 可 分 为 : 




















1) 手动 : 


SDF., FM. IRRE, HAD 





来 操纵 的 阀门 。 当 需 传 递 较 大 的 力矩 时 ， 可 安装 蜗轮 蜗 
杆 、 锥 齿轮 、 直 齿轮 等 减速 装置 。 图 1-8 为 手 轮 操 纵 的 截 
էխ). Eq 1-9 为 直人 齿 圆柱 齿轮 传动 的 闸 阀 。 图 1-10 为 蜗 
Gamm gem. Ed 1-11 为 万 向 联 轴 器 作 远 距 离 操纵 的 闸 


ER 











2-2. 1117 
Էֆ 
तु; 


ԵՎ 
m 





22 


७4२८२८१ 


4 


յատ 
ン ン ング 


7777 





图 1-8 手 轮 操纵 的 截 
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图 1-9 直 齿 圆柱 齿轮 传动 闸阀 
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图 1-10 ”蜗杆 传动 球阀 





2) 电动 : 用 电动 机 、 电 磁 或 其 他 电气 装置 来 操纵 的 阀 
门 。 图 1-12 为 电动 机 传动 的 闸 阅 。 图 1-13 Ju BRR 

3) 液 动 和 气动 : 借助 液体 (水 、 油 等 液体 介质 ) RE 
气 来 操纵 的 阀门 。 图 1-14 为 气动 薄膜 调节 阀 。 图 1-15 为 气 
SER Ii] 
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(4) 按压 力 分 根据 阀门 的 公称 压力 可 分 为 
1) E^ 


工作 压力 低 于 标准 大 气压 或 绝对 压力 小 
0. 1MPa FFT J 
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1) 超低温 阀门 工作 温度 ;< -100% 的 阀门 。 
2) 低温 阀门 介 工作 温 - 100 や で <! < —29°%C op 


3) 常温 阀门 : 介质 工作 温度 - 29% =< ¿= 120°C 的 [i] 


4) PRT: 介质 工作 温度 120°C < t 450°C ից իյ 


5) 高 温 阀 门 : 介质 工作 温度 上 >450Y HRT 

(6) 按 与 管道 的 连接 方式 分 “根据 与 管道 的 不 同 的 连 
接 方 式 可 分 为 

1) 法 兰 连接 阀门 : A FAAS, SEER MKS 
HEAT], 如 較 1-9, [1-10 所 示 。 

2) 螺纹 联接 阀门 : BEERA ARARIRE, IS 
道 采用 螺纹 联接 的 阀门 ， 如 图 1-8 所 示 。 

3) 焊接 连接 阀门 : 阀 体 上 带 有 焊 口 ， 与 管道 采用 焊接 
连接 的 阀门 ， 如 图 1-11 所 示 。 

4) RERIT: 阀 体 上 带 有 夹 口 ， 与 管道 采用 夹 徕 
连接 的 阀门 ， 如 图 1-16 所 示 。 

5) 卡 套 连 接 阀 门 : 采用 卡 套 与 管道 连接 的 阀门 ， 如 图 
1-17 所 示 。 

(7) 接 公 称 尺 寸分 根据 不 同 的 公称 尺寸 可 分 为 

1) 小 口径 阀门 : 公称 尺寸 <DN40 的 阀门 。 

2) 中 口径 阀门 : 公称 尺寸 为 DN50 ~ DN300 的 阀门 。 

3) KHR: 公称 尺寸 为 DN350 ~ DN1200 的 fi] 
门 。 

4) 特大 口径 立 门 : 公称 尺寸 三 DN1400 的 阀门 。 
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图 1-17 


卡 套 连接 球阀 


1.3 阀门 的 公称 尺寸 











阀门 的 公称 尺寸 DN 是 用 于 管道 系统 元 件 的 字母 和 数字 
组 合 的 太 才 标识 。 这 个 数字 与 端 部 连接 件 的 孔径 或 外 径 
(单位 为 mm) 等 特征 尺寸 直接 相关 。 
公称 尺寸 是 用 字母 “DN” 后 紧 跟 一 个 整数 数字 表示 ， 
如 公称 尺寸 230mm， 应 标志 为 DN250。 


阀门 的 公称 尺寸 系列 见 表 1-1. 
































表 1-1 阀门 的 公称 尺寸 系列 (GB/AT 1047—2005) 

DNIS DN100 DN350 DN1000 DN2000 DN3600 
DN20 DN125 DN400 DN1100 DN2200 DN3800 
DN25 DN150 DN450 DN1200 DN2400 DN4000 
DN32 DN500 DN2600 
DN40 DN200 DN600 DN1400 DN2800 

DN6 DN50 DN700 DN1500 DN3000 

DN8 DN65 DN250 DN800 DN1600 DN3200 

DN10 DN80 DN300 DN900 DN1800 DN3400 














注 : 1. 除 在 相关 标准 中 另 











也 不 能 用 于 计算 的 





2. 采用 DN 标识 系统 的 
系 , 例 如 DN/OD ik DN/ID (OD HIME, 














Vi 


的 。 





那些 标准 ， 应 给 出 


























有 规定 ,字母 DN 后 面 的 数字 不 代表 测量 值 ， 


H DN 与 管道 元 件 的 尺寸 关 


ID 为 内 径 ) 。 
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在 通常 情况 下 ， 阀 门 的 通道 直径 与 公称 尺寸 是 一 样 的 ， 
BARERA ER (图 1-18) 或 者 与 之 相连 接 的 管道 
是 用 标准 钢管 法 兰 连 接 的 情况 (图 1-19)， 阀门 的 实际 通道 
直径 并 不 等 于 公称 尺寸 DN 的 数值 。 例 如 ， 采 用 $54mm x 
3mm 的 无 颖 钢管 时 ， 阀 门 的 公称 尺寸 为 DN50， 但 实际 内 径 
D 则 为 48mm。 这 种 情况 在 高 压 化 工 、 石 油 用 锻 钢 阀门 上 是 
比较 普遍 的 。 



































图 1-18 ” 管 焊 结构 图 1-19 ”螺纹 法 兰 
1.4 阀门 的 公称 压力 


阀门 的 公称 压力 由 字母 PN 和 其 后 紧 跟 的 整数 数字 表 
示 。 它 与 管道 系统 元 件 的 力学 性 能 和 尺寸 特性 相关 。 
在 美国 、 英 国 及 欧洲 部 分 国家 中 ， 尽 管 目前 在 有 关 标 准 
中 已 经 列 人 了 公称 压力 PN 的 概念 ， 但 实际 应 用 中 仍 采用 英 
制 单位 的 压力 级 制 (Class) 表示 。 由 于 公称 压力 和 压力 级 
的 温度 基准 不 同 ， 因 此 两 者 没有 严格 的 对 应 关系 。 两 者 间 大 
致 的 对 应 关系 参见 表 1-2。 
表 1-2 Class 和 公称 压力 PN 的 対照 表 (参考 ) 


Class 级 | CL150 | CL300 |CL400 | CL600 | CL800 | CL900 CLISO0|CL2500CL3500|CL4500 
公称 压力 PN20 | PNSO | PN63 |PN100|PN130 PN150 |PN250 PN420 |PNS60| PIN760 
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在 日 本 标准 中 ， 有 一 种 “K” 级 制 ， 例 如 10K, 20K, 





30K. 45K 等 ， 这 种 压力 级 制 的 概念 





英制 的 压力 级 制 的 概 


念 相 同 ,但 计量 单位 采用 米 制 ，“K” 级 制 与 “Class” 之 间 


的 关系 见 表 1-3。 


R13 “K” 级 与 “Class” 的 对 照 表 (क) 


Class 级 | CL150 |CL300 |CL400 | (1600 | CL900 CL1500C L2000/CL2500CL3500|CL4500 





10K | 20K | 30K | 45K | 65K |110K | 140K | 180K | 250K | 320K 


阀门 的 公称 压力 系列 见 表 1-4 


表 1-4 阀门 的 公称 压力 系列 (GB/T 1048—2005) 


























DIN 系列 ANSI 系列 
PN2.5 PN20 

PNG PN50 

PN10 PN110 

PN16 PN150 

PN25 PN260 

PN40 PN420 
PN63 

PN100 








T 
— 








准 中 另 有 规定 。 











2. 除 与 相关 的 管道 元 件 标准 有 关外 ,术语 PN 不 具有 意义 。 
3. 管道 元 件 的 允许 压力 取决 于 元 件 的 PN कधि, 材料 和 設 } 
许 的 工作 温度 等 ， 允 许 压力 在 相应 标 ? 





<. 








Բ 
T ke pe 


有 相 同 的 配合 尽 寸 。 











傘 的 圧力 - 温 





有 同样 PN 和 DN 数值 的 所 有 管道 元 件 


后 紧 跟 的 数字 不 代表 测量 值 ， 不 应 用 于 计算 目的 ， 除 非 在 有 关 标 





TAIR fe 





度 等 级 表 中 给 


同 与 其 相配 的 法 兰 应 
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15 压力 im E ण XE 值 


阀门 的 压力 -温度 额定 值 ， 是 在 指定 温度 下 ， 使 用 表 压 
表示 的 最 大 允许 工作 压力 。 当 温度 升 高 时 ， 最 大 允许 工作 压 
力 随 之 降低 。 压 力 -温度 额定 值 数 据 是 在 不 同 工 作 温度 和 工 
作 压 力 下 ， 正 确 选 用 法 兰 、 阀 门 及 管件 的 主要 依据 ， 也 是 工 
程 建设 和 生产 制造 中 的 基本 参数 。 

许多 国家 都 制订 了 阀门 、 管 件 、 法 兰 的 压力 -温度 额定 
值 标准 ， 各 种 材料 的 压力 -温度 额定 值 数 据 见 相应 的 标准 。 


1.5.1 中 国标 准 


在 我 国标 准 中 ， 钢 制 阀门 的 压力 -温度 额定 值 按 GB/T 
9124 一 2010《 钢 制 管 法 兰 “ 技术 条 件 》、GBZT 12224- 2005 
《 钢 制 阀门 ”一 般 要 求 》 和 JB/T 3595 一 2002《 电 站 阀门 
一 般 要 求 》 的 规定 。 

1. GB/T 9124 一 2010 标准 

该 标准 规定 了 公称 压力 等 级 PV 系列 的 法 兰 的 压力 - 温 
度 额 定 值 。 给 出 了 PN2.5 ~ PN160 法 兰 的 压力 -温度 额定 
值 。 这 些 数值 仅 适 用 于 公称 尺寸 为 DN10 ~ DN600 的 带 
对 焊 法 兰 、 带 颈 平 焊 法 兰 、 带 颈 螺纹 法 兰 、 整 体 法 兰 和 法 
> m; 该 标准 还 规定 了 公称 压力 等 级 Class 系列 的 压力 - 温 
度 额 定 值 ， 给 出 了 公称 压力 PN20 ~ PNA20 法 兰 的 压力 - 温 
度 额 定 值 。 

2. GB/T 12224 一 2005 标准 

该 标准 给 出 了 1.0 组 ~2.5 组 材料 的 标准 级 和 特殊 级 的 

力 -温度 额定 值 ， 并 在 该 标准 附录 B 中 给 出 了 标准 级 和 特 
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殊 级 压力 -温度 额定 值 的 确定 方法 。 
(1) 标准 级 压力 -温度 额定 值 的 确定 方法 
1) 公称 压力 PN50 ~ PN760 阀门 标准 级 压力 -温度 额定 











S 
ք. =1457.55 कक" 


式 中 p, 8 定 材料 在 温度 t 时 的 额定 工作 压力 (MPa); 








p 标准 级 在 温度 1 时 的 最 高 允许 工作 压力 
(MPa); 
PN 一 一 公称 压力 ; 








旨 定 材料 在 温度 上 时 的 选用 应 力 (MPa) 
2) 公称 压力 2116 . 7020. 7025. 7040 阀门 标准 级 
力 - 温 度 额定 值 按 下 式 确 定 


1 
-----ը Հ 
Pa 11677" Pea 


տեի ヵ ー 一 公称 圧力 PN 的 计算 压力 (bar, 1bar = 
0.1MPa) 。 公称 圧力 PN20 的 计算 压力 p, = 
15. 3bar。 当 公称 压力 小 于 PN50 时 ， 用 公称 
压力 PN20 的 计算 压力 p, = 15. 3bar 和 公称 压 
Jj PN50 的 计算 压力 p, =50bar 进行 插 补 。 
(2) 特殊 级 压力 -温度 额定 值 的 确定 方法 
1) 公称 压力 PN50 ~ PN760 阀门 特殊 级 压力 -温度 额定 
值 按 下 式 确定 : 











S 
Pa 1 167 SPa 
式 中 p. 站 定 材料 在 温度 i 时 的 额定 工作 压力 (MPa); 
特殊 级 在 温度 上 时 的 最 高 允许 压力 (MPa) 
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PN 一 一 公称 压力 ; 
指定 材料 在 温度 上 时 的 选用 压力 (MPa) 。 

2) 公称 压力 PN16 、PN20 、PN25 、P40 阀门 特殊 级 
的 压力 -温度 额定 值 按 下 式 确定 : 








1 
------ը Հ 
Pa 933. aps Pea 


式 中 p— ARE PN 的 计算 压力 (bar). 

公称 压力 PN20 的 计算 压力 p, =15.3bar。 公 称 压力 小 于 
PN50 的 ， 用 公称 压力 PN20 的 计算 压力 p, = 15. 3bar 和 公称 
压力 PN50 的 计算 压力 p, = SObar 进行 插 补 。 

3. JB/T 3595 一 2002 标准 

该 标准 给 出 了 壳 体 材料 为 20、25、ZGC200-400、 
ZG230-450、15$CrMo、ZG20CrMo、12CrlMoV、15CrlMolV、 
ZG15Cr1 Mol V 、1CrSMo 、ZC1CrSMo 、12Cr18Ni9 , ZG12Cr18Ni9 
的 阀门 , 其 公称 压力 分 别 为 PNI1 、 PN2. 5 、 PN4 、 PN6 、 PN10 、 
PN16 、 PN25 , PN40 、 PV63 、 PN100 、 PN160. PN200 , PN250 、 
PN320 、 7१420 、 7१500 , PV630 时 的 压力 -温度 额定 值 ; 也 分 
别 给 出 了 壳 体 材料 为 WCB、WC1、WC6、WC9 的 阀门 , 其 压力 
级 为 CL150, CL300, CL600, CL900 、 CL1500, CI2000, 
९12500, CL3500 、 CLA500 HIE 71-75 का ET. PEZE í >ë 
体 承 压 件 材料 的 最 高 使 用 温度 ， 见 表 1-5. 

表 1-5 売 体 承 店 件 材料 的 最高 使用 温度 























売 体 承 圧 件 使用 的 材料 bs WE 号 最 高 使 用 温度 /°C 
20 25 JB/T 9626—1999 450 
ZG200-400 、ZG230 450 JB/T 9625—1999 450 
WCB JB/T 5263—2005 427 
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(E) 

売 体 承 庄 件 使用 的 材料 标 H 最 高 使 用 温度 /°C 
WC JB/T 5263—2005 470 
15CrMo JB/T 9626—1999 550 
ZG20CrMo JB/T 9625—1999 510 
WC6 JB/T 5263—2005 593 
12Cr1 MoV ,15Cr1 Mo JB/T 9626—1999 570 
ZG20CrMoV JB/T 9625—1999 540 
ZG1SCr1 Mol V JB/T 9625—1999 570 
WC9 JB/T 5263--2005 593 
1CrSMo JB/T 9626—1999 550 
ZG1CrS Mo JB/T 9625—1999 550 
12Cr18Ni9 JB/T 9626—1999 650 
ZG12Cr18Ni9 GB/T 12230—2005 650 








1.5.2 美国 标准 


在 美国 标准 中 ， 钢 制 阀门 的 压力 -温度 额定 值 按 ASME 
816. 34 一 2009 ASME B16. 5—2009 标准 的 规定 ; 铸铁 阀门 
的 压力 -温度 额定 值 按 ASME B16. 1 一 1998 、ASME B16. 42 一 
1998 (R2006) 的 规定 ; 青铜 阀门 的 压力 -温度 额定 值 按 
ASME 816. 5—2009 和 ASME 316. 24—2006 的 规定 。 

1. ASME B16. 34 一 2009 标准 

(1) 一 般 考 虑 因素 

1) 概述 。 该 标准 中 的 压力 -温度 额定 值 按 以 下 所 述 程序 
确定 。 该 方法 是 一 般 性 的 ， 考 虑 了 本 标准 和 相关 标准 的 各 个 
方面 。 由 于 阀门 是 用 机 械 方式 操作 的 装置 ， 它 必须 能 够 在 变 
化 范围 很 宽 的 工作 条 件 下 部 分 或 完全 限制 介质 流量 ， 所 以 要 
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对 其 作 专 门 研究 。 

2) 材料 。 对 于 阀 体 和 阀 盖 不 要 求 用 相同 的 材料 ,但 是 
两 种 材料 都 应 是 选 自 该 标准 中 表 1 所 列 出 的 材料 。 给 定 的 压 
力 -温度 额定 值 是 以 阀 体 为 依据 的 ， 阀 盖 应 以 此 确定 设计 并 
选材 。 承 受 压力 和 其 他 负载 的 阀 杆 、 阀 浴 及 其 他 诸如 阀 盖 热 
片 和 紧 固 件 等 材料 的 选择 和 设计 应 与 压力 -温度 额定 值 相 协 
调 。 

3) 壁 厚 。 标 准 中 6.1 节 对 阀 体 壁 厚 的 要 求 作 了 规定 ， 
该 标准 中 表 3 所 示 的 最 小 壁 厚 值 或 用 标准 强制 性 附录 WY 的 公 
式 计算 得 出 的 值 都 大 于 下 列 公 式 的 计算 值 。 











Pd 
1=1.5x| ° ) 


25, -1. 27, 





式 中 i 一 一 计算 得 出 的 壁 厚 (in)”; 





P. 一 一 Class 级 数值 ， 如 CLISO, P, 5150; ९1300, P, 
=300; 
d— WE 6. 1.2 节 定 义 的 内 径 或 孔 口 尺寸 (in)5: 





Si 一 一 基本 应 力 系数 ， 取 7000。 

该 式 不 适用 于 P, 大 于 4500 的 情况 ,1 的 最 终 单位 应 与 
4 的 单位 相同 。 

4) 附加 考虑 因素 。 按 上 式 计算 得 出 的 壁 厚 比 按 内 压 为 
48. 28MPa (7000psi) ， 等 于 压力 额定 等 级 数值 (P) 设计 
的 单 简 壁 厚 值 要 大 。 对 于 C1150 ~ CL2500, HEREA 5096; 
对 于 014500 壁 厚 值 约 大 35% 。 标 准 中 表 3 的 实际 值 比 用 公 
式 计算 得 出 的 数值 约 大 0. lin (2. 5mm) 。 为 克服 装配 应 力 、 
闪 门 关闭 应 力 、 非 加 形状 和 应 力 集中 所 需 的 附加 金属 厚度 ， 
































© lin=25. 4mm, 
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特别 是 对 于 超过 CL2500 的 额定 值 项 由 制造 三 分 别 确 
定 ， 因 为 这 些 因素 的 变化 范围 很 大 
5) 材料 特性 。 压 力 -温度 额定 值 评定 方 法 使 用 的 许 用 应 





范 。 对 于 所 列 材料 ， 当 有 超过 ASME 规范 所 列 温度 的 或 没有 
列 出 温度 的 额定 值 ， 其 许 用 应 力 、 强 度 极限 和 届 服 强度 直接 
由 ASME 锅炉 与 压力 容器 各 材料 分 委员 会 提 f 

6) 材料 组 。 标 准 中 表 1 材料 是 按 相同 或 相近 的 许 用 应 
力 和 届 服 强度 分 组 的 。 对 于 每 种 所 列 的 材料 ， 当 这 些 值 不 相 
同时 ， 则 使 用 最 低 值 。 

(2) 标准 Class 级 确定 方法 

1) 第 1 组 材料 的 确定 方法 

对 应 于 该 标准 中 表 1 第 1 组 材料 中 等 于 或 大 于 CL300 的 
标准 压力 级 阀门 ， 其 压力 -温度 额定 值 用 下 式 确定 























Ci 
हक ՏՐ 
式 中 p, 一 一 指定 材料 在 温度 7 了 时 的 额定 工作 压力 ，bar 





(psi); 

示 准 Class 按 BA 节 中 所 指定 的 温度 7 了 时 

的 最 大 压力 ，bar (psi); 

Class 级 数值 ， 对 于 所 有 = CL300, P, 等 于 

Class 级 数值 (如 CL300, P, = 300; 对 于 

CL150 和 在 CL150 ~ CL300 之 间 需 插值 法 确 

定 ， 见 标准 附录 8-2. 3 क) 

Ci 一 一 当 S$ 用 MPa 单位 表示 时 值 为 10，p, 的 最 终 单 
TE bar; `4 S, 用 psi 単位 表示 時 , C, 51, 
ps 的 最 终 单位 应 为 psi; 
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指定 材料 在 温度 了 时 的 选用 应 力 ，MPa 
(psi) ० 

S, 值 应 按 下 述 方法 确定 : 

中 当 温 度 低 于 蠕 变 范围 ，$, 值 应 小 于 等 于 温度 Ton 
服 强度 的 60% ， 但 不 应 超过 : 

a. 在 38"C (100०07) 时 所 规定 的 最 小 届 服 强度 的 60% 。 

b. 在 1.25 倍 的 温度 7 了 时 的 极限 应 力 的 25% 。 

@ 当 温度 在 蠕 变 范围 内 ，$, 值 应 是 温度 7 时 的 许 用 应 
力 值 ， 如 ASME 锅炉 与 压力 容器 规范 第 开卷 D 篇 所 列 ， 对 
列 于 第 1 巻 或 第 MI 巻 第 1 册 的 材料 ， 不 能 超过 温度 了 时 所 列 
屈服 强度 的 60% 。 

@@ 选 用 的 应 力 值 决 不 应 随 温度 的 升 高 而 增 大 。 

(对 于 第 1 组 材料 ， 温 度 超过 370°C (700°F) gh 
变 范围 强度 。 

⑤ 当 列 在 引用 的 ASME 锅炉 与 压力 容器 规范 中 的 许 用 应 
力 表 示 一 个 较 高 和 较 低 的 许 用 应 力 值 ， 并 对 较 高 值 给 出 注 示 
时 ， 说 明 这 些 应 力 值 超 过 在 该 温度 下 屈服 强度 的 2/3 ， 则 应 
使 用 较 低 值 。 如 没有 较 低 许 用 应 力 值 ， 并 在 许 用 应 力 表 中 注 
明 许 用 应 力 值 超过 在 该 温度 下 屈服 强度 的 2/3 ， 则 所 用 的 许 
用 应 力 应 确定 为 在 该 温度 下 表 列 屈服 强度 的 2/3 。 

@ 拉 伸 强 度 极限 和 届 服 强度 应 按 ASEM 锅炉 与 压力 容器 
HE TA D 篇 所 列 。 

(74% ASME 锅炉 与 压力 容器 规范 第 开卷 部 分 表 中 所 列 的 
许 用 应 力 值 ， 对 于 一 种 没有 列 在 第 工 卷 或 第 三 卷 第 1 册 的 材 
料 ， 仅 第 亚 卷 2 级 或 3 级 的 材料 可 采用 。 

2) 第 2 组 和 第 3 组 材料 的 确定 方法 。 对 应 于 标准 表 1 
第 2 组 和 第 3 组 材料 中 等 于 或 大 于 CL300 的 标准 压力 级 阀 
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门 ， 其 压力 -温度 额定 值 也 采用 标准 附录 82.1 节 的 方法 确 
定 。 但 8-2. 1a) त्रा 8-2. 1a) 名 中 的 60% 应 改 为 70%。 第 2 
组 材料 在 温度 超过 510°C (950०0) 时 应 考虑 为 蠕 变 范围 温 
度 ， 除 非 材 料 性 能 表明 应 使 用 于 较 低 的 温度 。 对 于 第 3 组 材 
料 ， 从 标准 附录 B-2.1d) 开始 ， 蠕 变 范围 温度 应 根据 各 个 
材料 来 确定 。 

3) CLI50 所 有 材料 的 确定 方法 。 定 为 CL150 标准 压力 
级 阀门 的 压力 -温度 额定 值 用 标准 附录 B-2.1 和 8-2. 相关 
材料 给 定 的 方法 确定 ,但 还 要 遵循 下 列 附加 要 求 

在 上 述 公 式 中 ， 对 于 0150, 其 P = 115; 对 于 
CL150 ~ CL300, ， 必 须 用 CL150 的 P, =115 进行 插 补 

QS, 的 值 为 指定 材料 在 温度 了 时 的 选用 应 力 ， 应 按 1) 
或 2) 所 述 要 求 确定 

@)p. 为 额定 工作 压力 值 ， 对 于 CL150 不 应 超过 在 温 
时 由 下 式 得 出 的 值 : 

















Pa ECs -CT 
式 中 7ー 一 材料 温度 ,?C (°F); 
C,——21.41; 
C,—— 0. 03724 


MOT H° C 表示 時 , p. 的 最 终 单位 应 为 bar; 当 7 用 °F 
表示 時 , C, 5320, C。 =0.3，p, 的 最 终 单位 应 为 psi。 

在 上 式 中 7 了 值 不 应 超过 538°*C (100027) , XEF 38°C 
(100°F) 的 值 ， 在 上 式 中 使 用 7=38°*C (100°F) 的 值 。 

(3) 特殊 Class 级 额定 值 的 确定 方法 ”该 标准 表 1 中 所 
有 材料 的 特殊 Class 级 阀门 的 压力 -温度 额定 值 用 下 式 确定 : 

C,S 
Psp 7000 ^ ' =p. 
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式 中 pw 定 材料 在 温度 7 时 特殊 Class 级 的 额定 工作 
压力 (bar (psi) ) ; 
Pw 一 一 对 于 特殊 Class 在 标准 附录 8-4 节 中 所 指定 的 
温度 了 时 的 最 大 极限 压力 (bar (psi) ) ; 
Class 级 额定 数值 ， 对 于 所 有 等 于 大 于 CL300 
Hj, P 等 于 Class 级 数值 ， 如 对 于 CL300, P. 
=300; 对 于 CL150，P, 5115; 对 于 CL150 ~ 
CL300 的 需 用 CL150 的 P, =115 进行 插 补 
C, 一 一 当 S, 用 MPa 单位 表示 时 ，C, = 10，P,, 的 最 终 
单位 应 为 bar; 当 S, 用 psi 单位 表示 时 ，C, = 
1, ps 的 最 终 单位 应 为 psi 
म पि 材料 在 温度 了 时 的 选用 应 力 (MPa 
(psi) 。 

S, 值 应 按 下 述 方法 确定 : 

1) MARR TEE, So 应 小 于 等 于 温度 了 时 屈服 
强度 的 62. 5% ， 但 不 应 超过 

① 在 38?C (100०7) 时 所 规定 屈服 强度 的 62. 5% 。 

@) 温 度 了 时 拉 伸 极限 的 25% 。 

2) 当 温度 在 蠕 变 范围 内 ，4$. 值 应 是 温度 了 时 的 许 用 应 


























138 ERBE 1 册 的 材料 ， 不 能 超过 温度 了 时 届 服 
强度 的 62. 5% 。 

3) 选用 的 应 力 值 决 不 应 随 温度 的 升 高 而 增 大 

4) 第 1 组 材料 温度 超过 370°C (70007) 、 第 2 组 材料 
温度 超过 510*C (950°F) 为 蠕 变温 度 范围 ， 除 非 材料 性 
表示 使 用 较 低温 度 。 第 3 组 材料 里 变温 度 范围 应 根据 各 个 材 
料 来 确定 


2Z 


5) 当 列 在 ASME 锅炉 与 压力 容 需 规范 中 的 许 用 应 力 表 
示 一 个 较 高 和 较 低 的 许 用 应 力 值 ， 并 对 较 高 值 给 出 注 示 时 ， 
说 明 这 些 应 力 值 超 过 在 该 温度 下 屈服 强度 的 2/3 , ， 则 应 使 用 
较 低 值 。 如 没有 较 低 许 用 应 力 值 ， 并 在 ASME 锅炉 与 压力 容 
器 规范 第 开卷 D 篇 许 用 应 力 表 中 注 明 许 用 应 力 值 超过 在 该 
温度 下 屈服 强度 的 2/3, ， 则 许 用 应 力 应 确定 为 在 该 温度 下 表 
列 屈服 強度 的 2/3 或 所 列 许 用 应 力 的 较 低 者 。 

6) 拉 伸 强度 极限 和 届 服 强度 应 按 ASME 锅炉 与 压力 容 
AES IE D 篇 所 列 。 

















用 应 力 值 ， 对 于 一 种 没有 列 在 第 T ERS LAST 1 册 的 材 
料 ， 仅 第 亚 卷 2 级 或 3 级 的 材料 可 采用 。 

(4) 最 大 额定 值 ”确定 标 准 级 Class 和 特殊 级 Class [IS] 
门 压力 -温度 额定 值 的 规则 包括 对 最 高 压力 P ६ Pu 的 考 
虑 。 这 有 效 地 规定 了 对 选用 应 力 的 限制 ， 最 高 压力 -温度 额 
定 值 规定 了 一 个 对 高 强度 材料 的 上 限 和 限制 偏差 。 通 过 定 
义 ， 最 高 压力 -温度 额定 值 也 适用 于 所 有 中 间 额 定 值 。 最 高 
压力 -温度 额定 值 列 于 该 标准 附录 表 B-3 中 。 除 限定 Class 
级 ， 在 本 标准 中 ， 超 过 这 些 最 高 压力 -温度 额定 值 是 不 允许 
的 。 

(5) 中 间 Class 级 额定 值 的 确定 方法 

1) 概述 。 焊 接连 接 或 螺纹 联接 的 阀门 可 以 设计 为 中 间 
压力 级 Class。 在 此 情况 下 ， 有 必要 使 用 表 2 和 表 3 中 的 数 
据 进 行 多 次 线性 插 补 ， 以 便 确 定 中 间 压 力 级 Class 数值 、 中 
间 压 力 -温度 额定 值 和 相关 的 最 小 壁 厚 。 给 出 的 是 材料 、 中 
间 工 作 压 力 和 相关 温度 。 

2) 术语 。 


























28 





d 定 内 径 ， 参 考 标准 6.1.2 Tr 
Class 级 数值 ， 参 考 标准 8-13. 
Psu 一 一 在 温度 T, 时 ,确定 的 p, 计算 的 中 间 压 力 级 
Class。 
PP 一 一 压力 级 Class 数值 ， 参 考 标准 B-2.1。 
PET il BEBE, p, 计算 的 中 间 压 力 级 Class 数值 。 
fr T, 温度 时 ， 给 定 的 中 间 工 作 压 力 。 
T, — 5 p, 相关 的 给 定 温度 。 
一 一 Pa 计算 要 求 的 最 小 壁 厚 。 
3) 中 间 压 力 额 定 值 的 插 补 。 给 定 在 T, 温度 下 的 ヵ 以 
及 阀门 材料 ， 参 考 压力 -温度 额定 值 适 用 表格 ， 对 于 给 定 的 
1， 定 位 于 T, 和 7 之 间 。 对 应 的 p, 则 定位 于 pa M pan 与 
Py BI Pi 限定 的 压力 范围 rr ~pin 之 间 ， 可 用 压力 级 Class 级 
额定 值 py 和 pu 表示 ， 见 表 1-6。 
表 1-6 压力 -温度 行列 
GE 



































① 在 中 回 温度 T, 时 插 补 求 出 中 间 压 力 PURI Pu, 即 
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T, - T, 
Pu Hau" (p... -pu) rar] 


T, - T, 
Piu ニア am (Pan nelle | 





@ 插 补 求 出 中 间 压 力 级 Class 额定 数值 P, , 


Pa =P. + (Pa EE 
Pia 7 PIL 


@ 插 补 求 出 中 间 压 力 级 Class, էր 








P 
P =P. «(Իլ Po ) 


pop 
注 : Æ Pa >300 时 , Pa =P,。 
@ 插 补 求 出 温度 高 于 适用 于 P, 相关 工作 温度 范围 的 中 
间 工 作 压力 。 当 压力 额定 值 为 38"C (100°F) 时 ， 特 别 要 求 
行 这 种 插 补 ， 因 为 这 个 压力 额定 值 是 确定 静水 试验 压力 并 
满足 标志 要 求 以 及 确定 与 最 高 限定 温度 相关 需要 的 压力 。 例 
如 , HTT, 时, 插 补 的 工作 压力 额定 值 为 




















P; x 
Pa =Par (ք 7 Pa) Inc] 


r 


4) 中 间 额 定 值 的 壁 厚 。 给 出 了 阀门 内 径 d 和 计算 的 
插 补 压力 级 Class 数值 P,， 对 于 最 小 壁 厚 见 标准 表 3。 
于 给 出 的 内 径 di， 定 位 于 d, Il d, 之 间 ， 直 径 大 于 和 小 
1० FEBRI Pa, EMF Pa 和 Py， 定位 于 低 于 和 高 
F Ps， 最 小 壁 厚 范围 正如 表 1-7 中 所 示 位 于 十 字 交 叉 点 
Es 
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表 1-7 Class- 直 径 行 列 
































QD 插 补 求 出 中 间 直 径 d, 的 中 间 最 小 壁 厚 ef tus 





d, E d, 
Es ij 


d, - d, 
հո Tia Օա 7 ե) | i | 
b 


a 


D Հու (ar ա 
Ե 





@ 插 补 求 出 中 间 最 小 壁 厚 t o 





-Pa 
zx 


Հեւ (tin DI 
2. ASME B16.42—1998 《球墨 铸铁 管 法 兰 及 法 兰 
件 》 标 准 
该 标准 规定 了 CLISO 和 CL300 (PN20 和 PNSO) PK 
铸铁 法 兰 的 压力 -温度 额定 值 ， 在 标准 的 附录 中 ， 又 规定 了 
压力 -温度 额定 值 的 制订 方法 ， 其 基本 原理 、 应 力 确定 、P 
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制 条 件 与 ASME B16. 34 一 2009 标准 基本 一 致 。 

3. ASME 816. 24- 2006 《 铸 铜 合金 管 法 兰 和 法 兰 配 
件 》 标 准 

该 标准 规定 了 ASTM B62 C83600 合金 和 ASTM B61 
८92200 合金 的 压力 -温度 额定 值 ; 同时 还 规定 了 ASTM B 148 
C95200 合金 的 压力 -温度 额定 值 ， 处 于 表 所 列 值 之 间 的 压力 
温度 额定 值 可 通过 线性 插值 法 获得 。 


1.5.3 国际 标准 化 组 织 标准 


司 际 标准 ISO 7005-1 《金属 法 兰 一 第 1 部 分 : 钢 制 法 
兰 》 是 将 美国 标准 ASME B16. 5 和 欧洲 标准 EN 1092 中 的 法 
兰 标 准 合并 在 一 起 。 因 此 ， 压 力 -温度 额定 值 的 制订 也 分 别 
用 了 美国 ASTM 标准 和 EN 标准 的 材料 。 

ISO 7005-1 中 的 公称 压力 系列 PN2.5、PN6、PNI0、 
PN16, PN25, 7040 属于 欧洲 法 兰 体系 ; 而 PN20. PN50. 
PN100. PN150. PN250. 7१420 则 属于 美国 法 兰 体系 ， 每 
一 体系 的 压力 -强度 额定 值 只 适用 于 各 自 材 料 体系 的 法 兰 标 
准 。 












































1.6 阀门 的 结构 长 度 和 法 兰 及 焊接 端 尺 十 


1.6.1 结构 长 度 

阀门 的 结构 长 度 是 指 阀门 与 管道 相连 接 的 两 个 法 兰 面 
(FTF) 和 中 心 到 面 (CTF) 及 端 到 端 (ETE) 和 中 心 到 端 
(CTE) 之 间 的 距离 ， 如 图 1-20 所 示 。 
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E 1-20 





) 结 构 长 度 
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结构 长 度 
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阀门 的 结构 长 度 要 便于 用 户 维修 ， 特 别 是 在 已 经 固定 的 
管 路 上 ， 要 使 相同 类 型 、 相 同 公称 压力 、 相 同 规格 的 阀门 能 
够 互 换 ， 因 此 ， 结 构 长 度 必 须 是 标准 的 。 

1. 中 国 结构 长 度 标准 

机 械 工业 部 通用 机 械 研 究 所 于 1959 年 制订 了 有 关 立 
门 的 结构 长 度 标准 JB 96 一 1959 及 JB 97—1959; 后 又 于 
1975 年 进行 了 修订 ， 其 标准 号 为 JB 96—1975 和 JB 97 一 
1975 。 国 家 技术 监督 局 于 1989 年 又 颁布 了 新 的 阀门 结构 
长 度 国家 标准 CB/T 12221 一 1989。2005 年 又 对 1989 年 的 
结构 长 度 标准 进行 了 修订 ， 同 时 把 1994 年 制订 的 GB/T 
15188. 1 ~ 4 一 1994 纳入 到 GB/T 12221—2005 中 来 。 新 颁 
布 的 国家 标准 GB/T12221 一 2005 《金属 阀门 ”结构 长 度 》 
中 主要 包括 : 

1) 法 兰 连接 阀门 结构 长 度 基 本 系列 。 

2) 焊接 端 阀门 结构 长 度 基 本 系列 。 

3) 法 兰 连接 曾 阀 结构 长 度 。 

4) 焊接 端 闻 阀 结 构 长 度 。 

5) 法 兰 连接 截止 阀 及 止 回 阀 结 构 长 度 。 

6) 焊接 端 截止 阀 及 止 回 阀 结构 长 度 。 

7) 法 兰 连接 球阀 和 旋塞 阀 结 构 长 度 。 

8) 焊接 端 球阀 和 旋塞 阀 结构 长 度 。 

9) 双 法 兰 连接 蝶阀 和 双 法 兰 连 接 蝶 式 止 回 阀 结 构 长 



































度 。 

10) 对 夹 式 蝶阀 和 对 夹 式 蝶 式 止 回 阀 结构 长 度 。 

此 外 还 有 : 

(DGB/T 12240—2008 《通用 阀门 ” 铁 制 旋塞 阀 》 中 
“内 螺纹 连接 旋塞 阀 的 结构 长 度 ”。 
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Q)GB/T 12250—2005 (ZAAK Em. bi Zm 
HRE) 中 Až, ARA, CEdÉf T Gr 7९ HF 
构 长 度 和 偏差 ”。 

③JB/T 2205—2000 (WER ”结构 长 度 》 中 “法 兰 连 
接 减 压 阀 的 结构 长 度 ”。 

④JB/T 2203—1999 (տիան Հյ HERE) 中 
“进口 为 外 螺纹 ， 出 口 为 内 螺纹 ; 进口 为 法 兰 ， 出 口 为 内 螺 
纹 ; 进口 为 法 兰 连接 ， 出 口 为 螺纹 和 法 兰 连接 的 微 启 式 、 双 
HRSA IEA RE EINER” 

2. 美国 结构 长 度 标准 

美国 国家 标准 委员 会 于 1992 年 颁布 的 结构 长 度 标准 
ANSI 316. 10 一 1992， 后 于 1996 年 颁布 为 ANSLASME 
B16. 10—1996, 但 在 2000 年 完全 由 美国 机 械 工 程 师 学 会 发 
布 为 ASME 516. 10 一 2000 ， 该 标准 于 2002 年 又 重新 认定 为 
ASME 316. 10 一 2002R， 在 2009 年 又 对 该 标准 进行 了 修订 ， 
为 ASME B16. 10 一 2009。 该 标准 适用 于 法 兰 端 和 对 焊 端 阀 
门 ， 不 适用 于 承 插 焊 端的 阀门 。 此 外 还 有 AP16A 一 2009 规 
定 了 井口 装置 和 采油 树 阀 门 的 结构 长 度 ; AP16D 一 2008 规 
定 了 管线 阀门 的 结构 长 度 。 

3. 英国 结构 长 度 标准 

英国 结构 长 度 标准 目前 统一 到 欧 共 体 结构 长 度 标准 ， 但 
包含 了 原 BS2080 标准 。 

BS EN 558 一 2008《 工 业 阀 门 一 一 法 兰 连接 管道 系统 用 
金属 阀门 的 结构 长 度 》。 

4. 德国 结构 长 度 标准 

德国 结构 长 度 标准 目前 也 统一 到 欧 共 体 结构 长 度 标准 ， 
但 包含 了 原 DIN3202 结构 长 度 标准 和 原 法 国 NF E29 一 305 
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结构 长 度 标准 。 

DIN EN 558—2008 《工业 阀门 一 一 法 兰 连接 管道 系统 
用 金属 阀门 的 结构 长 度 》。 

5. 日 本 结构 长 度 标准 

日 本 结构 长 度 标准 为 JIS 82002 《通用 阀门 结构 长 
度 》， 该 标准 规定 了 “K” 级 系列 及 “PN” 系列 法 兰 连 接 
Abad Beer pp. BRER, AE RIE REI. मी SNR ILE T 
ERI]. JER RI ॥1 2116 16 BE BOE 25 IE कद प्र Se SCR [R] B5) 28 4] 
KE, 

6. 俄罗斯 结构 长 度 标准 

俄罗斯 闻 阀 结构 长 度 标准 为 TOCT 3706—1993, # FR 
和 升降 式 止 回 阀 的 结构 长 度 标准 为 TOCT3326 一 1986。 


1.6.2 SRS 


阀门 的 法 兰 连 接 尺 寸 是 保证 阀门 连接 能 够 互 换 的 重要 条 
件 之 一 ， 因 此 ， 各 国都 非常 重视 法 兰 标 准 ， 各 国 的 连接 法 兰 
标准 为 : 

1. 中 国法 兰 有 关 部 门 标准 

1) GB/T 9112 一 2010《 钢 制 管 法 兰 ” 类 型 与 参数 》。 

2) GB/T 9113 一 2010 《整体 钢 制 管 法 兰 》。 

3) GB/T 9124 一 2010《 钢 制 管 法 兰 “ 技术 条 件 》。 

4) GB/T 13402 一 2010 《大 直径 碳 钢管 法 兰 》。 

5) GB/T 17241. 1 一 2000《 铸 铁 管 法 兰 “ 类 型 》。 

6) GB/T 17241. 6 一 2008 《整体 铸铁 管 法 兰 》。 

7) GB/T 17241. 7 一 2000《 铸 铁 管 法 兰 ” 技 术 条 件 》。 

8) JB/T 74 一 1994《 管 路 法 兰 ” 技 术 条 件 》。 

9) JB/T 75 一 1994《 管 路 法 兰 ” 类 型 》。 






































10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
系列 ) 。 
17) 
JJ). 
18) 
19) 
图 》。 
20 
3p. 
21) 
22) 
23) 


x< 
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JB/T 79. 1 一 1994《 凸 面 整 体 铸 钢 管 法 兰 》 
JB/T 79. 2 一 1994 {MIRREN EE) 。 
JB/T 79.3 一 1994 (REI EI EEN. 
JB/T 79. 4 一 1994《 环 连接 面 整 体 铸 钢 管 法 兰 》。 
GB/T 13402 一 1992 《大 直径 碳 钢管 法 兰 》 

HG 20592 一 2009《 钢 制 管 法 兰 》(PN 系列 ) 。 





HG 20615 一 2009《 钢 制 





HC 20623 一 2009 《大 直径 钢 制 





法 兰 型 式 、 参 数 》 (Class 


法 兰 》 (Class 系 


SH 3406 一 1996《 石 油 化 工 钢 制 管 法 兰 》 
SHJ 501 一 1997《 石 油 化 工 钢 制 夹 套 管 法 用 


GB/T 9128—2003 {fn iil 


JB/T 88 一 1994《 管 路 法 兰 
JB/T 89 一 1994《 管 路 法 兰 
JB/T 90 一 1994 《 管 路 法 兰 用 缠 





2. 美国 管 法 兰 标准 
美国 ASME 316. 5 一 2009《 管 法 兰 及 法 兰 管件 》 标 准 
012500 端 法 兰 密封 面 和 它们 与 法 兰 厚 度 及 中 心 至 
和 端 至 端 尺寸 之 间 的 关系 如 图 1-21 所 示 。 
美国 的 法 兰 标 准 有 : 
1) ASME 816. 1 一 2010 《铸铁 管 法 兰 和 法 兰 管件 》。 
2) ASME 816. 5 一 2009《 管 法 兰 及 法 兰 管件 》 
3) ASME 316. 20a 一 2002《 管 法 兰 用 环 连 接 、 缠 绕 式 和 
包 覆 式 金属 垫 片 》。 


01,150 ~ 








用 金 
用 金 








属 齿 形 垫 》。 
属 环 垫 》 
GBA) 
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Ն CC 等 





2mm RIE, CL 150 和 CL 
300 常用 , 除非 另 有 规定 。 































































































i 
| 
7mm 突 面 ,CL400 和 CL n 
400 级 以 上 常用 ,除非 另 R 
有 规定 。 
R 
3 
大 或 小 凸 面 ի: 
@ Š 
Bm 
Xa լ 












































注 ① 





图 1-21 端 法 兰 密封 面 和 它们 与 法 兰 厚 

QD” 对 于 小 曲面 连接 ， 在 用 这 些 尺 寸 时 应 注意 确保 管子 或 管子 的 内 径 足 够 
对 于 小 凹凸 面 连 接 ， 螺 纹 配 对 法 兰 带 平整 的 平面 ， 螺 纹 为 美国 标准 

© AM i BU FER TRE 38 का के CL150 ,因为 可 能 存在 着 尺寸 上 的 


























































































































AA, BB, CC 等 















































大 或 小 欄 面 
© 
EN 
Բ 
或 = 
ताज Ë 
Է 
ԱԱ» F à 
K 
环 连接 面 




















ER JJ, KK 等 








度 及 中 心 至 端 和 端 至 端 尺 寸 之 间 的 关系 
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的 小 ， 以 保证 有 足够 的 支承 面 以 防止 热 挤 碎 。 这 特别 适 
锁 紧 螺母 螺纹 (NPSL) 。 
矛盾 。 














用 于 
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4) ASME 816. 42—1998 《球墨 铸铁 管 法 兰 和 法 兰 连接 
管 配件 》。 

5) ASME B16. 47 一 2006 《大 直径 管 钢 制 法 兰 》。 

6) API 605 一 1988《 大 口径 碳 钢 法 兰 》。 

7) MSS SP44 一 2006《 钢 制 管道 法 兰 》。 

8) MSS SP51—1991 (81995) (CL150 耐 腐蚀 铸造 法 兰 
和 法 兰 管件 》。 

9) AWWA C207 一 2001 《给 水 工程 用 钢 制 管 法 兰 》4 ~ 
144in (102 -3658mm ) 。 

3. 国际 标准 化 组 织 有 关 标 准 

1) ISO 7005. 1: 1992 《普通 管 法 兰 米 制 配合 尺寸 》。 

2) ISO 7005. 2 ~. 3: 1988 《普通 管 法 兰 密封 面 尺寸 》。 

4. 欧洲 管 法 兰 有 关 标 准 

1) EN1092 一 1 一 2007《 圆 形 钢 法 兰 》 

2) EN1092 一 2 一 1997《 圆 形 铸铁 法 兰 》 

3) EN 1092 一 3 一 2003 (2007) 《 圆 形 铜 合金 法 兰 》 

4) EN 1092 一 4 一 2002《 圆 形 铝 合金 法 兰 》。 

5. 日 本 管 法 兰 有 关 标 准 

1) JIS B 2210 ~ 2214 一 1999 (0.2. 0.5. 1.0. 1.6. 
2. 0MPa 铸铁 管 法 兰 基 本 尺寸 》。 

2) 115 B 2215 -2217--1999 (3.0, 4.0, 6.3MPa 钢 制 
管 法 兰 基 本 尺寸 》。 

6. 英国 管 法 兰 有 关 标 准 

1) BS 1560:3. 1 一 1999《 钢 法 兰 技术 条 件 》。 

2) BS 1560: 3. 2 一 1997《 和 铸铁 法 兰 技术 条 件 》。 

3) BS 1560: 3. 3 一 1997《 铜 合金 和 组 合法 兰 技术 条 件 》。 

4) BS 4504: 3. 1 一 1989《 圆 法 兰 (PN) 钢 制 法 兰 技术 
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ARTE) 。 

5) BS 4504: 3.2 一 1989《 圆 法 兰 (PN) 铸铁 法 兰 技术 
条件 》 。 

6) BS 4504: 3. 3 一 1989 (RL (PN) 铜 合金 和 组 合 
法 兰 技术 条 件 》。 

7. 法 国 管 法 兰 技术 标准 

NF E 29210 ~ 215 一 2007《 铸 钢 法 兰 》 (PNIO, PNI6, 
PN25, PN40, PN64, PN100). 

8. 俄罗斯 管 法 兰 有 关 标 准 

1) TOCT 9399 一 1999 《PN2.0 ~ 10.0MPa 钢 制 螺纹 法 
兰 》。 

2) TOCT 12815—1999 (PNO. 1 ~0.2MPa 阀门 管道 法 兰 
形式 和 密封 面 尺 寸 。 


1.6.3 Um 


1. 中 国 对 接 焊 端 有 关 标 准 规定 

GB/T 12224 一 2005《 钢 制 阀门 一 般 要 求 》 标 准 规定 ， 
如 果 用 户 没有 另行 规定 ， 对 接 焊 端 应 按 图 1-22 所 示 形 式 加 
工 坡 口 。 

2. 美国 对 接 焊 端 有 关 标 准 规定 

1) 美国 ASME B16.5 一 2009《 管 法 兰 及 法 兰 管 件 》 标 
准 规定 ， 如 图 1-23 所 示 。 

2) 美国 ASME B16. 25 一 2007 标准 规定 的 焊接 端 过 渡 区 
最 大 包 络 线 如 图 1-24 所 示 

3. 英国 对 接 焊 端 有 关 标 准 规定 

英国 BS 5351—1986 (R1990) 标准 关于 钢 制 球阀 对 接 
焊 端 的 规定 如 图 1-25 所 示 
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图 122 ”焊接 端 坡 口 


a) 管子 壁 厚 1:<22mm 的 焊接 端 b) 管子 壁 厚 1>22mm 的 焊接 端 
4 一 焊接 端的 外 径 8B 一 管子 的 内 径 /一 管子 壁 厚 
注 : 1. 虚线 表示 焊接 坡 口 处 最 大 外 形 。 

2. 除 订货 男 有 规定 外 ， 阀 门 焊 接 端 的 外 表 
层 的 外 形 轮廓 可 由 制造 厂 选 定 。 

3. 相交 处 应 稍稍 倒 圆 。 


4. 最 小 壁 厚 应 等 于 或 小 于 3mm 的 阀门 ， 其 端 部 可 加 工 成 方形 或 倒 圆 。 





























面 应 全 部 进行 机 加 工 ， 外 焊 
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图 1-23 ”对 焊接 端 
a) 壁 厚 1=5 -22mm 的 坡 口 Ե) 壁 厚 1>22mm 的 坡 口 
4 一 管 公称 外 径 8B 一 管 公称 内 径 :一 管 公称 壁 厚 











注 : 1， 当 坡 口 处 的 颈 部 厚度 大 于 与 法 兰 连接 的 管 壁 厚度 ， 且 在 外 径 上 提供 
了 附加 的 厚度 时 ， 可 采用 带 斜 坡 的 焊 缝 ， 其 斜 度 不 大 于 1:3; 或 者 从 焊接 坡 口 
上 等 于 配 接管 外 径 的 那 点 ， 以 同样 的 最 大 斜 度 或 稍 小 一 点 的 斜 度 ， 在 较 大 外 径 
上 和 斜 前 。 同 样 ， 当 法 兰 内 侧 提 供 较 大 厚度 时 ， 则 应 以 不 超过 1: 3 的 斜 度 自 焊 端 
处 制 成 锥 形 孔 。 当 本 标准 所 规定 的 法 兰 要 求 使 用 在 薄 壁 高 强度 管道 上 时 ， 其 坡 
口 处 的 须 部 厚度 可 以 大 于 法 兰 所 连接 的 管子 的 厚度 ， 此 时 ， 可 以 规定 单 锥 形 
颈 ， 也 可 以 改变 在 贷 部 处 (尺寸 X) 有 颈 部 的 外 径 。 附 加 壁 厚 可 提供 在 内 侧 或 外 
侧 ， 或 每 侧 部 分 地 加 厚 ， 但 是 总 厚度 不 得 超过 配 接管 子 公称 壁 厚 的 0.5 倍 。 

2. 从 直径 4 至 直径 工 的 过 渡 应 以 1: 3 最 大 斜 度 和 虚线 规定 的 最 大 和 最 
小 包 络 线 内 。 
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- ei : 
l 最 大 见 
最 小 1.0min 








ee 











页 而 
| 半径 之 0.05tmin 
内 側 š 21min 过 渡 区 域 











图 1-24 焊接 端 过 渡 区 最 大 包 络 线 
E: Լ 标 出 的 焊 缝 斜 度 仅 作 说 明 用 。 
2. 应 用 规范 允许 的 焊 颖 加 强 ， 可 位 于 最 大 包 络 线 的 外 侧 。 
Qiwis 可 以 取 下 列 各 值 中 的 任 一 个 值 ; 1) 指定 的 管子 最 小 壁 厚 ; ո) 管 
子 壁 厚 的 0.875， 即 管子 壁 厚 的 下 极限 偏差 为 12. 5% ; ա) 接头 处 于 两 个 零 
件 之 间 时 ， 零 件 或 接头 (或 两 者 较 薄 的 一 个 ) 柱状 焊 端 指定 的 最 小 壁 厚 
@ 零 件 端 部 的 最 大 厚度 为 : i) 最 小 壁 厚 指定 时 ， 等 于 
1. 156 ո) 壁 厚 指定 时 ， 等 于 ton +4mm 或 1.107 公称 。 
@、 人 用 最 大 斜 度 的 过 渡 区 ， 内 、 外 表面 不 得 交叉 。 虚 线 表示 的 轮廓 
线 最 大 斜率 交叉 是 不 允许 的 。 可 用 变更 半径 的 办 法 予以 避免 。 




















+ 4mm 或 


tin 
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图 1-25 SIRI DA BER 

a) 与 壁 厚 c 22mm 的 管子 相连 接 的 焊 端 

b) SHEE t 2 22mm 的 管子 相连 接 的 焊 端 
4 一 焊接 端的 公称 外 径 8 一 管子 的 公称 内 径 :一 管子 的 公称 壁 厚 
注 虚线 是 焊接 坡 口 最 大 过 渡 线 


ԷՅ 














2. 阀门 焊接 端的 内 、 外 表面 应 全 部 精 加 工 ， 除 非 订单 中 男 有 规定 ， 否 

则 制造 三 可 在 包 络 轮廓 线 内 自行 选择 

3. 交叉 面 应 个 角 。 

4. 不 途 尽 寸 4 和 尺寸 B 的 极限 偏差 是 多 少 ， 焊 接 端 的 壁 厚 永 远 不 应 
管子 公称 厚度 的 87. 5% 。 
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1.7 阀门 的 型 号 标志 和 涂 漆 


1.7.1 ”阀门 的 型 号 


阀门 的 型 号 是 用 来 表示 阀 类 、 驱 动 种 类 、 连 接 形式 、 结 
构 型 式 、 密 封面 材料 、 公 称 压 力 和 壳 体 等 要 素 的 符号 。 

1. 阀门 的 型 号 编制 方法 

早 在 1962 年 ， 就 有 了 “JB308 一 1962”《 阀 门 型 号 编制 
方法 》， 后 于 1975 年 进行 了 修订 ， 其 标准 号 为 “JB308 一 
1975”， 一 直 沿 用 到 2004 年 。 2004 年 又 进行 了 修订 ， 增 加 
"bio är RE EIAS RU 增加 了 具有 其 他 功能 作用 或 带 
有 其 他 特异 结构 的 阀门 表示 代号 内 容 ; 增加 了 结构 型 式 代 
号 ， 其 标准 号 为 “JB/AT 308 一 2004”。 该 标准 规定 了 阀门 型 
号 由 阀门 类 型 、 驱 动 方式 、 连 接 形式 、 结 构 型 式 、 密 封面 或 
衬里 材料 类 型 、 压 力 代号 或 工作 温度 下 的 工作 压力 代号 、 闪 



































































体 材料 七 部 分 组 成 ， 其 编 顺 序 如 图 1-26 所 示 。 
ին 
| նոտ 
代 号 
圧力 代 号 或 工作 温 
度 下 的 工作 压力 代号 
密封 面 材料 或 衬里 材料 代号 
结构 型 式 代 号 
լն 





图 1-26 阀门 型 号 方 框图 
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2. 阀门 的 类 型 代号 
1) 阀门 的 类 型 代号 用 汉语 拼音 字母 表示 ， 按 表 1-8 的 
规定 





表 1-8 阀门 类 型 代号 


























= irem 代 号 
弹 策 载荷 安全 阅 A թիլ " 
իլ | | Ֆիլ 0 
MERR 6 Պանկ Տ 
Hr mg CA EEN U 
AE TR nn H կորպ x 
PULA J WU Y 
փու L GIS Z 




















2) Հա րո Ré Jf था SE TE FH छट गर CE ZI 
时 ， 在 阀门 类 型 代号 前 再 加 注 一 个 汉语 拼音 字母 ， 按 表 1-9 
的 規定 。 





R19 具有 其 他 功能 作用 或 带 有 其 他 
特异 结构 的 阀门 表示 代号 





























第 二 功能 作用 名 称 代 号 第 二 功能 作用 名 称 ԽԵ 9 
保温 型 | ए | HAE P 
低温 型 DY 快速 型 Q 
防火 型 F ( 阀 杆 密封 》 波 纹 管 型 
缓 闭 型 էլ 

① 低温 型 指 允 许 使 用 温度 低 于 -46%C 以 下 的 阀门 。 








3， 驱 动 方式 代号 
1) 驱动 方式 代号 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 按 表 1-10 的 
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表 1-10 ”驱动 方式 代号 












































驱动 方式 代 号 驱动 方式 代 号 
电磁 动 SS | 锥 齿轮 5 
电磁 - 液 动 1 气动 6 
电 - 液 动 2 液 动 7 
蜗轮 3 气 - 液 动 8 
正 齿轮 4 电动 9 
注 : 代号 1、 代 号 2 及 代号 8 是 用 在 阀门 启 闭 时 ， 需 有 两 种 动力 源 同时 对 
阀门 进行 操作 。 
2) KER, WER, իի. ԲՈՀ Հի ՒՌ: 


结构 形式 的 阀门 


本 代 号 省略 , 不 表示 。 
3) 对 于 气动 或 液 动 机 构 操 作 的 阀门 


7K Xm; 常 闭 式 用 6B、7B Xm. 














4) 防爆 电动 装置 的 阀门 用 9B 表示 。 
4. 连接 形式 代号 














常 开 式 用 6K、 


1) 连接 形式 代号 用 阿拉 伯 数 字 表 示 。 按 表 1-11 的 规定 。 

















表 1-11 阀门 连接 端 连接 形式 代号 
连接 形式 代 » 连接 形式 代 号 
内 螺纹 1 对 夹 7 
外 螺纹 2 i 8 
RSA 4 ԷՔ 9 
焊接 式 














2) 各 种 连接 形式 的 具体 结构 ， 采 用 标准 或 方式 〈 如 : 











法 兰 面 








Bd Rem 














方式 、 焊 接 形式 、 螺 纹 
不 在 连接 代号 后 加 符号 表示 ， 应 在 产品 的 图 样 、 


货 合同 等 文件 中 予以 详细 说 明 。 











形式 及 标准 等 ) 
说 明 书 或 订 
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5. ISAL 
Id IARE CE UR, 投 表 1.12 - 表 122 
的 规定 。 





表 1-12 फि 


























































































































































































































结构 型 式 代 = 
弹性 闸 板 0 
、 Նիլ տիլ 1 
Mur M | UAR a : 
(JEE) թար ETT : 
AR red Im 
"rd mn M միլի 4 
(ti Ser 
Am EM : 
阀 杆 非 升 降 式 7 xus 6 
(տոթ nu 单间 板 7 
"rd ml e प्र š 
表 1-13 RLA, च ज अहि XR 
结构 型 式 代 号 结构 型 式 代 号 
直通 流 道 1 
Gd 直通 流 道 6 
պոր Gen : nm Se 
SS 3 E 
平衡 式 | 平衡 式 
A 角 式 流 道 | 7 
直流 流 道 5 
表 1-14 ”球阀 结构 型 式 代号 
结构 型 式 代 号 结构 型 式 代 号 
直通 流 道 1 直通 流 道 7 
Y 形 三 通 流 道 2 四 通 流 道 6 
浮动 球 人 比 形 三 通 流 道 4 固定 球 人 T 形 三 通 流 道 8 
T 形 三 通 流 道 5 L 形 三 通 流 道 9 
| - | | - | 半球 直通 0 
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表 1-15 蝶阀 结构 型 式 代号 



































































































































































































































结构 型 于 代 号 结构 型 式 代 号 
单 偏心 | ० | 单 偏心 5 
中 心 垂直 板 1 中 心 垂 直板 6 
密封 型 双 偏心 2 非 密封 型 | "Ri 7 
三 偏心 3 三 偏心 8 
连 杆 机 构 4 连 杆 机 构 9 
表 1-16 [हि 
mg 1 直通 流 道 6 
直流 流 道 5 Y 形 角 式 流 首 8 
表 1-17 EE 
结构 型 式 代 号 结构 型 式 代 号 
FEE ? 直通 流 道 7 
填料 密封 上 T 形 三 通 流 道 4 油 密封 
nem ի T 形 三 通 流 道 | 8 
表 1-18 止 回 阀 结构 型 式 代 号 
直通 流 道 1 EE A 
րուք | «Խրո: 2 Խրո | SHEN 5 
角 式 流 道 3 XS 6 
-- Ce A | | MES ॥ EIR 7 




















表 1-19 安全 阀 结 构 型 式 代号 
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结构 型 式 代 号 结构 型 式 代 号 
带 散 热 片 m 微 启 式 、 > 
gal SHR HER] աա | 
弹簧 载 हित 
magal BAR ւ | उती | aux 7 
"n m 封闭 带 扳 ws 
212878 Ze D = 2 手 结构 全 启 ի» 8 
带 扳手 全 启 式 | 4 | जा | — 
带 控制 机 构 
单杠 杆 2 P 6 
杠杆 式 Eb: 
双 杠 杆 4 脉冲 式 9 
表 1-20 液压 阀 结 构 型 式 代号 
者 构 型 式 代 = | ”结构 型 式 代 号 
薄膜 式 1 波纹 管 式 4 
弹簧 薄膜 式 2 杠杆 式 5 
活塞 式 3 | | = 
表 1-21 蒸汽 疏水 阀 结构 型 式 代 号 
二 构 型 式 代 号 म 代 号 
浮 球 式 1 FEED ICE 6 
浮 桶 式 3 双人 金属 片 式 7 
液体 或 固体 膨胀 式 4 脉冲 式 8 
BIETET 5 5 53 2] JJ zÇ 9 
表 1-22 HEBES 
结构 型 式 代号 结构 型 式 代号 
截止 型 直通 式 1 截止 型 直流 式 5 
液 面 连 截止 型 角 式 2 液 底 间 截止 型 直通 式 6 
接 排 放 | - | E 断 排 放 截止 型 角 式 7 
| 一 | 浮动 闸 板 型 直通 式 | 8 
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6. 密封 面 或 衬里 材料 代号 
1) 除 隅 膜 阅 外 ， 当 密封 副 的 密封 面 材料 不 同时 ， 以 硬 
度 低 的 材料 表示 。 阀 座 密封 面 或 讨 里 材料 代号 按 表 1-23 规 





表 1-23 密封 面 或 衬里 材料 代号 

















































































































锡 基 轴承 合金 ( 巴 氏 合金 ) | # | 尼龙 塑料 N 
Ka C HWA P 
BAW | p | 衬 铅 ९ 
氟 塑 料 F | 奥 氏 体 不 锈 钢 R 
陶瓷 C 塑料 S 
Cr 系 不 锈 钢 էլ 铀 合金 1 
A J 橡胶 X 
蒙 乃 尔 合金 M | 硬 质 合金 




















2) 隔膜 阅 以 闪 体 表面 材料 代号 表示 。 

3) 赣 门 密封 副 材 料 均 为 阅 门 本 体 材料 时 ， 密 封面 材料 
代号 用 “W” 表 示 。 

7. 压力 代号 

1) 阀门 使 用 的 压力 级 符合 GB/T 1048—2005 时 ,采用 
GB/T 1048 一 2005 标准 PN 的 数值 表示 。 

2) 当 介质 最 高 温度 超过 425%C 时 ， 标 注 最 高 工作 温度 
下 的 工作 压力 代号 。 

3) 压力 等 级 采用 Class 或 级 的 立 门 ， 在 型 号 编制 时 ， 
应 在 压力 代号 栏 后 有 Class 或 K 的 符号 。 

8. 山体 材料 代 号 

山体 材 料 代 号 用 表 124 的 规定 字母 表示 。 
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表 1-24 山体 材料 代 号 
































陶 体 材料 代 E IR 代 H 
碳 钢 C 铬 镍 钼 系 不 锈 钢 及 
८०३ 系 不 锈 钢 H 塑料 S 
铬 钼 系 钢 1 铜 及 铜 合 金 T 
可 银 铸 铁 K ARARE Ti 
铝 合金 L 铬 钼 钒 钢 V 
铬 镍 系 不 锈 钢 P 灰 铸铁 Z 
球墨 铸铁 | ९ | | - | 二 














He: CF3, CF8, CF3M, CFSM 等 材料 牌号 可 直接 标注 在 阀 体 上 。 
1) 公称 压力 小 于 等 于 PN16 的 灰 铸 铁 阀 门 的 阀 体 材料 
代号 在 型 号 编制 时 予以 省 略 

2) 公称 压力 大 于 等 于 PN25 的 碳 素 钢 阀 门 的 阀 体 材料 
代号 在 型 号 编制 时 予以 省 略 

9. 命名 

对 于 连接 形式 为 “法 兰 ” GHAI “BF”, 
“弹性 ”“、“ 刚 性 ”和 “ 单 曾 板 ” ;截止 阅 、 节 流 阀 的 “直通 ” 
式 ; 球阀 的 “浮动 球 ”、“ 固 定 球 ”和 “直通 式 ”; 蝶阀 的 
“垂直 板式 ”; WRR “EER տա յյ "ՔՆԱՎ" त्रा 
直通 式 ”; IERI “EEA की րրա": EH 
“ 不 封 団 式 ” "lem HH 在 命名 中 均 予 省略 。 

10. 型 号 和 名 称 编制 方法 示例 

1) 电动 、 法 兰 连 接 、 明 杆 模式 双 曾 板 ， 阀 座 密 封面 材 
料 由 阀 体 直接 加 工 ， 公 称 压力 PV1 ， 阀 体 材料 为 灰 铸 铁 的 曾 
i]: 2942W-1 եյ 04 ml Du [i] Bg] s 

2) Բոյ, IRE, Բ». ՅԵՆ, RER E I 
为 氟 塑 料 ， 公 称 压力 为 PN40, աի 120189 的 球 















































出 















































E 
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शि: QZ1F-40P 外 螺纹 球阀 。 

3) 气动 常 开 式 、 法 兰 连接 、 屋 疹 式 结构 并 衬 胶 ,公称 
压力 为 PN6 RERI IK EXE EI]: G6K41J-6 气动 
常 开 式 衬 胶 隔膜 阀 。 

4) 液压 、 法 兰 连接 、 垂 直板 式 ， 阀 座 密封 面 材料 为 铸 
钢 ， 闽 办 密封 面 材料 为 橡胶 ， 公 称 压力 为 PN2. 5， 阀 体 材料 
resto, D741X-2. 5 液 动 蝶阀 。 

5) 电动 驱动 、 对 焊 连接 、 直 通 式 ， 阀 座 密封 面 材料 为 堆 
焊 硬 质 合 金 ， 工 作 温 度 5400 时 工作 压力 为 17.0MPa， 阀 体 材 
料 铬 钼 钒 钢 的 截止 阀 : J961Y-P54 170V 电动 焊接 截止 阀 。 


1.7.2 ”阀门 的 标志 和 涂 漆 
1. 标志 和 标记 方法 























阀门 承 压 阀 体 的 外 表面 ， 应 按 GB/T 12220—1989 标准 
的 规定 标注 永久 性 标志 ， 标 志 的 内 容 应 有 阀门 的 公称 尺寸 、 
压力 代号 或 工作 压力 代号 、 材 料 牌号 或 代号 、 制 造 厂 名称 或 
商标 、 炉 号 (铸造 阀门 )， 有 流向 要 求 的 阀门 应 标注 介质 流 
动 方向 的 箭头 。 

(2) 标志 的 标注 方法 

1) 陶 体 米 用 等 造 或 庄 等 方 法 成形 的 , सति चा 5 IR @ K 
同时 铸造 或 压铸 在 阀 体 上 。 

2) 当 阀 体外 形 由 模 锯 方法 成 形 时 ， 其 标志 除 与 阀 体 同 
时 模 锻 成 形 外 ， 也 可 采用 压 印 的 方法 标记 在 阔 体 上 。 当 阀 体 
外 形 采 用 锻件 加 工 、 钢 管 或 钢板 卷 制 焊接 成 形 时 ， 其 标志 
采用 压 印 的 方法 成 形 外 ， 也 可 采用 其 他 不 影响 阀 体 性 能 的 方 
法 。 
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(3) 标志 的 标记 式样 

公称 尺寸 数值 标注 ， 压 力 代号 或 工作 压力 代号 ， 流 向 标 
志 ， 应 按 表 125 规定 的 组 合式 样 ， 公 称 尺 寸 数 值 标 注 在 压 
力 代 号 上 方 。 





表 1-25 标记 式样 













































































































































































公称 尺寸 NPS 
արք 公称 尺寸 和 | 公称 尺寸 和 " 
sit 介质 流动 方向 EE EE 和 公称 压力 
S 公称 压 工 i 级 Class 
直通 式 介质 个 进口 方向 DN50 DN50 2 
或 角 式 | 单 向 流向 另 一 个 出 口 16 P54 140 150 
Gm 介质 个 进口 向 两 DN100 Ֆի 
三 通 式 口 流动 (=; A |] 
个 出 口 流动 ( 三 通 分 流 ) 16 300 
DN125 5 
介质 由 两 个 进口 向 一 1 — E այա 
个 出 口 流动 ( 三 通 合流 ) i Si 
iE: 1. 介质 可 从 任 一 方向 流动 的 阀门 ， 可 不 标记 箭头 。 
2. 式样 中 箭头 下 方 为 公称 压力 代号 ， 其 数值 为 公称 压力 PN 数值 。 
3. 式样 中 采用 NPS 的 ， 上 边 表示 阀门 的 NPS 数值 下 面 表示 压力 级 
Class 的 数值 
(4) 标志 的 标记 位 置 
标志 内 容 应 标注 在 阀 体 容易 观看 的 部 位 ， 标 记 应 尽 可 能 





标注 在 阀 体 垂直 中 心 线 的 中 腔 位 置 ， 标 志 应 明显 、 清 晰 、 排 
1 整齐 、 匀 称 ; 当 标 志 内 容 在 阀 体 一 个 面 上 标注 位 置 不 够 
填 ， 可 标注 在 阀 体 中 腔 对 称 位置 的 男 一 个 面 上 

(5) 标志 标记 尺寸 

1) 铸造 标记 尺寸 ,字体 和 箭头 的 排 布 按 图 1-27 的 式 
样 ， 字 体 和 箭头 的 尺寸 按 表 126 的 规定 ， 并 应 制 成 凸 出 的 
前 面 。 
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E] 1-27 和 铸造 标志 标记 尺寸 




















































































































表 1-26 铸造 标志 标记 尺寸 (単位 : mm) 
zik गँ X B] պ 
TeS y Ta h ENE NIE EEE 
7 7 | 5 | 3 | 5 7 | 30 
3 1.5 | 2 
10 | 10 | ? | 5 | 7 | 9 | 40 
14 | 14 | 1० | 7 | १ | 5 | 1१ | 2 | 6 | ; | , 
20 | 20 | 14 | 10 | 14 | 7 | 14 | 16 | 90 | 
26 | 26 | 16 | 13 | 20 | 10 | 16 | 20 | 120 
३2 | 32 18 | 16 | 24 | 12 | 18 | 25 [150 3 | 3 
40 | 40 | 22 | 20 | 30 | 15 | 22 | 35 | 150 
48 | 48 | 27 | 24 | 36 | 18 | 25 | 42 | 210 | 4 | 4 
60 | 00 | 34 | 30 | 45 | 22 | 32 | 52 | 260 | 5 | 5 
2) 压 印 标志 尺寸 ， 按 表 1-27 的 规定 ， 箭 头 尺 寸 由 设计 
图 样 规 定 。 
表 1-27 压 印 标志 尺寸 (单位 : mm) 
字体 号 。 [3515 [7 1 10 | 14 
高度 3.5 7 | 10 | 14 
数值 和 字母 | 宽度 ( 除 M、W 字母 外 ) 2.5 | 3.5 5 7 10 
EXT 1.5 £p ss 
字母 (M、W) 的 宽度 3.5 7 10 14 
压 印 的 深度 >0. 5 





3) 每 一 产品 标志 的 字体 号 ， 可 按 表 128 选用 ， 亦 可 根 




















据 具 体 产 品 外 形 大 小 由 设计 图 样 规 


D 


AE. o 






































字体 号 | ”铸造 | | 7 10 14 20 
/mm 压 印 3.5 或 5 7 10 14 տ 
字体 号 | տ 26 32 40 48 60 
/mm 压 印 տ 





58 


2. 涂 漆 

1) BI IBS TRUE 

QO 铸铁 、 碳 素 钢 、 合 金 钢材 料 的 阀门 ， 外 表面 应 涂 漆 出 
厂 。 阀 门 应 按 其 承 压 壳 体 材料 区 分 颜色 进行 涂 漆 ， 可 按 表 
1-29 规定 的 颜色 ， 当 用 户 订货 合同 有 要 求 时 ， 按 用 户 指 定 
的 颜色 进行 涂 漆 。 








表 1-29 阀门 涂 漆 的 颜色 
阀 体 材料 RUBUS 阀 体 材料 Թ 
























































色 
灰 铸铁 、 可 锻 铸 铁 、 球 
黑色 钼 合金 钢 蓝 
铸铁 黑 É. HS T 中 蓝 色 
碳 素 钢 灰色 LCB,LCC 等 系列 低温 钢 | 银灰 色 
注 : 1. 阀门 内 外 表面 可 使 用 满足 的 喷 塑 工艺 代替 。 











2. 铁 制 阀门 内 表面 ， 应 涂 满足 使 用 温度 范围 、 无 毒 、 无 污染 的 防 锈 
漆 。 钢 制 阀门 内 表面 不 涂 漆 。 

@) 涂 漆 层 应 耐久 ， 美 观 ， 并 保证 标志 明显 清晰 ， 使 用 
足 使 用 温度 、 无 毒 、 无 污染 的 漆 。 

@ 手 轮 零 件 的 涂 漆 层 按 企业 标准 

2) 铀 合金 材质 阀门 的 承 压 壳 体 表面 不 涂 

3) 除非 用 户 要 求 ， 耐 酸 钢 、 不 锈 钢 材质 阀门 承 压 壳 体 
表面 不 深 漆 

4) այլոյ ար ԻԹ 

DFE, ԵԽ Թոնի Joe iE 















































&. 

GRISE (AZ, Տոմ. ետ) 涂 漆 的 颜色 ， 
一 般 按 企业 标准 的 规定 ， 当 用 户 订货 合同 有 要 求 时 ， 按 用 户 
# 定 的 颜色 























第 2 草 阀门 的 类 型 和 用 途 


2.1 A 





Tre mm լի, իրի) Ծո eh, 

հեյո की 36 वि (է (իլի) 沿 通道 轴线 的 垂直 方向 移动 
的 阀门 ， 在 管道 上 主要 作为 切断 介质 用 ， 即 全 开 或 全 闭 使 
用 。 一 般 闸阀 不 可 作为 节 流 用 。 它 可 以 用 于 高 温和 高 压 ， 并 
可 以 用 于 各 种 不 同 的 介质 。 疗 阀 一 般 不 用 于 输送 泥浆 、 粘 稠 
生 流体 的 管道 中 。 闸 阀 具 有 如 下 优点 : 

1) 流体 阻力 小 

) 启 、 闭 所 需 力矩 较 小 

3) 可 以 使 用 在 介质 向 两 个 方向 流动 的 环 网 管 路 上， 也 
就 是 说 介质 的 流向 不 受 限 制 

4) 全 开 时 ， 密 封面 受 工作 介质 的 冲 刨 比 截止 阀 小 ; 

5) 形体 比较 简单 ， 制 造 工 艺 性 较 好 ; 

6) 结构 长 度 比较 小 

由 于 闸 阁 具有 许多 优点 ， 因 此 使 用 范围 很 广 。 通 常 公称 
尺寸 三 DN50 的 管 路 作为 切断 介质 的 装置 都 选用 闸阀 ， 其 至 
在 某 些小 口径 的 管 路 上 (如 DNIS ~ DN40) ， 目 前 仍 保留 
一 部 分 闸阀 。 

im PE Ob, 

1) 外 形 尺 寸 和 开局 高 度 都 较 大 ， 所 需 安装 空间 亦 较 
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vos 

2) 在 启 闭 过 程 中 ， 密 封面 间 有 相对 摩擦 ， 磨 损 较 大 ， 
甚至 容易 引起 擦 伤 现象 。 

3) 一 般 闸 阀 都 有 两 个 密封 副 ， 给 加 工 、 研 磨 和 维修 增 
加 了 一 些 困 难 。 

4) 启 、 闭 时 间 长 。 

闸阀 有 各 种 不 同 的 结构 形式 ， 其 主要 区 别 是 所 采用 的 密 
封 元 件 结构 形式 不 同 。 根 据 密 封 元 件 的 结构 ， 常 常 把 曾 阀 分 
成 几 种 不 同 的 类 型 ， 而 最 常见 的 形式 是 平行 式 闸 阀 和 模式 闸 
शि; 根据 阀 杆 的 结构 ， 还 可 分 成 明 杆 闸 闪 和 暗 杆 闸阀 。 

1. 平行 式 出山 

平行 式 闸 阀 的 两 密封 面 与 管道 轴线 相 垂直 ， 即 两 个 密封 
面相 互 平行 的 山岡 , HE 2-1 所 示 。 

在 平行 式 闸阀 中 ， 以 带 推 力 模块 的 结构 最 为 普通 ， 图 
2-la, b 即 为 带 有 一 个 位 于 两 闸 板 中 间 的 双 面 推力 模块 的 平 
行 式 闸阀 ， 适 用 于 低压 ， 中 、 小 口径 (DN50 ~ DN400) 的 
阀门 。 图 2-lc MHRA AA RESET CIR HE 
能 产生 必要 的 预 压 紧 力 ， 有 利于 疗 板 的 密封 。 除 此 之 外 ， 还 
有 带 机 械 装置 〈 如 杠杆 、 螺 杆 机 构 等 ) 使 闸 板 推 开 的 平行 
式 闸 阅 和 只 有 一 个 密封 副 的 单 向 平行 式 闸阀 等 ， 这 些 结构 目 
前 仅 在 特殊 工作 条 件 下 使 用 。 

2. 模式 闸阀 

模式 闸阀 的 两 密封 面 与 管道 轴线 成 某 种 角度 ， 即 两 个 密 
封面 成 枢 形 的 闸阀 ， 如 图 2-2 所 示 。 其 密封 面 的 倾斜 角度 一 
般 有 2552. 35307. 55. 8570 10" 等 几 种 ， 倾 斜 角 度 的 大 小 
主要 取决 于 介质 温度 的 高 低 ， 一 般 工 作 温度 愈 高 ， 所 取 的 角 
度 应 愈 大 ， 以 减少 温度 变化 时 发 生 闸 板 枢 住 的 可 能 性 。 
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图 2-1 平行 式 闸 阅 
a) 下 横 块 平行 式 闸阀 b) 上 模块 平行 式 闸阀 
e) DW hl EAI FÍT R 





TRA विपि, ० क्रो ինի. mm RIDE. 

图 2-2a HIRAI արիա की: गे" की त्र TURO 
中 用 的 较 多 。 其 结构 的 优点 是 : 

1) 对 密封 面 角度 的 精度 要 求 较 低 。 

2) 温度 升 高 不 易 引 起 把 闸 板 槐 住 的 现象 。 

3) 密封 面 磨损 时 可 以 加 垫 片 补偿 。 
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图 2 


a) 双 闻 板 模式 闸阀 
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这 种 结构 的 缺点 是 : 
1) 零件 较 多 ; 





2) 用 在 粘度 较 高 的 介质 中 ， 容 易 产生 粘 结 ， 影 响 密封 
性 能 ; 
3) 上 、 下 挡 板 常年 锈蚀 后 闸 板 容易 脱落 。 


图 2-20 为 单 闸 板 模式 闸阀 ， 这 种 阀门 结构 简单 ， 使 用 
可 靠 , 但 对 密封 面 角度 的 精度 要 求 较 高 ， 加 工 和 维修 比较 困 
难 ， 温 度 升 高 时 间 板 模 住 的 可 能 性 较 大 。 

图 2-3 JA sir ppc s իվ, ատի ԱԽՆ ԻՆՁ խիք 
式 闸阀 结构 简单 、 使 用 可 靠 的 优点 ， 又 能 产生 微量 的 弹性 变 
来 弥补 密封 面 角 度 在 加 工 过 程 中 产生 的 偏差 ， 改善 了 工艺 
性 能 ， 同 时 在 高 温 介质 中 使 用 ， 闸 板 又 不 易 被 攀 住 。 因 此 ， 
这 种 结构 已 广泛 使 用 。 

3. 明 杆 闸阀 (升降 杆 ) 

这 种 闸阀 的 阀 杆 螺母 设 在 阀 盖 或 文 架 上 ， 启 、 闭 立 门 
时 ， 用 旋转 阀 杆 螺母 来 实现 阀 杆 的 升降 ， 如 图 2-1 和 图 2-2 
所 示 。 这 种 结构 中 阀 杆 的 螺纹 部 分 不 与 介质 接触 ， 不 易 被 介 
质 腐蚀 ， 同 时 又 有 利于 阀 杆 螺纹 部 分 的 润滑 ， 因 此 ， 被 广泛 
选用 。 

4. Բա (չիլի) 

RPR R O क्रि धुती: विवि जेठी त तस्करी, im 
TI, HEFFNER, ԿՈՎ 2-4 所 示 。 这 种 结构 的 唯一 
优点 是 局 财 时 间 阀 的 高 度 不 改变 ， 因 此 ， 安 装 空间 较 小 ， 适 
用 于 大 口径 阀门 和 安装 空间 受 限 制 的 管 路 上 ， 如 地 下 管线 。 
但 该 类 阀门 必须 安装 开 闭 指示 器 ， 以 显示 阀门 的 开 度 。 这 种 
结构 的 缺点 是 阀 杆 螺纹 直接 与 介质 接触 ， 易 被 介质 腐蚀 ， 同 
时 又 无 法 润滑 ， 因 此 ， 容 易 损 坏 。 
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图 2-3 խթ ւի պ 





此 外 , xe ԽՐ 60 HERE >O TE JF BE ch իվ, ԿՈՎ 
2-5 Biz, Թրի ից իվ), ալ Է BUR Ze छाती Je իի 
螺纹 ， 阀 杆 旋转 一 周 ， 曾 板 的 位 移 等 于 两 种 螺纹 的 螺 距 之 
和 ， 因 此 ， 启 闭 迅 速 ， 但 这 种 结构 的 曾 阀 较 少 应 用 。 
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图 2-5 
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快速 启 闭 闸阀 


在 闻 阀 中 还 有 一 种 结构 ， 即 阀 体 内 的 通道 直径 不 同 ， 在 
阀 座 密 封面 处 的 直径 较 小 ， 法 兰 连 接 处 的 直径 较 大 ， 称 为 缩 
Hips], Anf 2-6 所 示 。 这 种 闻 阀 结构 体积 小 ， 重 量 轻 ,但 
流 阻 较 大 ， 适 用 于 对 流 阻 要 求 不 严 的 管 路 上 。 

缩 口 闻 立 在 石油 系统 的 管 路 上 不 允许 采用 ; 一 般 应 用 较 





























多 的 是 蒸汽 和 水 的 管道 。 由 





于 其 通 径 收 缩 ， 使 零件 斥 才 减 小 ， 


启 、 闭 所 需 的 力矩 也 相应 减 小 。 但 通 径 收缩 后 ， 流 体 阻力 损 
失 增 大 。 为 了 尽量 减少 介质 流 经 缩 口 时 的 流体 阻力 损失 ， 可 








采用 导 流 环 装置 。 图 2-7 所 示 就 是 带 有 导 流 环 的 闸阀。 
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图 2-6 em 
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目前 ， 在 石油 、 化 工 系统 ， 特 别 是 在 石油 、 天 然 气 的 长 
输 管线 上 ， 广 泛 采 用 带 浮动 阅 座 的 平板 式 阅 阀 ， 如 图 2-8 所 
示 。 这 种 平板 式 闻 阀 流 体 阻 力 小 ， 密 封 性 能 可 靠 ， 寿 命 较 
长 ， 能 通 清 管 球 清洗 管道 ， 适 用 于 大 型 、 高 参数 和 有 自动 化 
要 求 的 管 路 上 。 
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图 2-7 有 导 流 环 的 闸阀 
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图 2-8 ”全 通 径 平行 式 闸阀 
a) 单 疗 板 带 浮动 阀 座 升 降 杆 的 平行 式 闸阀 
1 一 位 置 指示 器 ”2 一 阀 杆 畦 ”3 一 手 轮 ATR 5 一 支架 
7 一 支架 螺栓 8 一 填料 9 一 泄 压 阀 10 一 阀 盖 11 më 
UM DNR 14 ”15 一 支承 筋 或 支承 腿 
16 一 凸 面 17 一 焊接 端 ”18 一 环 连接 端 
4 一 凹面 结构 长 度 8 一 焊接 端 结 





ER “一 环 连接 端 结构 长 度 


6 一 内村 
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图 2-8 ”全 通 径 平 行 式 闸阀 CER) 
b) xps poni छ ge SHEFF DU f AE 











1 一 位置 指示 般 "DT 3 一 手 轮 4 一 阀 杆 螺母 5 一 支保 o mt 
7 一 支架 螺栓 8 一 填料 9 HER 10 一 阀 盖 ”11 一 阀 盖 螺 栓 ”12 一 导 
ույ 13 一 闸 板 组 件 14 一 陶 座 圏 1 一隅 体 16 一 支承 助 或 支承 股 
17 一 凸 面 18 一 焊接 端 ”19 一 环 连 接 端 
4 一 凸 面 结构 长 度 8 一 焊接 端 结构 长 度 (一 环 连接 端 结构 长 度 
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արտո ԻՋԱՆ ՏԵՑՅԱՆՀԴ. ժա 
孔 的 平板 式 闸阀 主要 用 于 要 对 管线 进行 清洗 的 石油 、 天 然 气 
管 路 上 。 不 带 导 流 孔 的 平板 式 闸阀 适用 各 种 管 路 上 作为 启 闭 
装置 。 这 种 间 阔 的 制造 工艺 比较 简单 ， 易 于 实现 自动 化 生 
P 





2.2 蝶阀 


տից: T RC 5115 00 NED. FEE d E SES ERU 
形 通 道内 ， 圆 盘 形 蝶 板 绕 着 其 轴线 旋转 ， 只 需 回 转 907 Bl nT 
开 闭 阀门 。 蝶 阀 在 管道 上 主要 作 切 断 和 节 流 用 。 

蝶阀 在 石油 、 化 工 、 城 市 煤气 、 城 市 供 热 、 水 处 理 等 一 
般 工 业 上 应 用 很 广 ， 也 适用 于 热电 站 的 冷凝 器 及 冷却 水 系 
统 。 




















蝶阀 的 密封 副 通 常 采 用 橡胶 、 塑 料 等 弹性 密封 材料 ， 以 
及 金属 对 金属 密封 副 形式 。 对 于 弹性 密封 ， 密 封 圈 可 以 钞 板 
在 阀 体 通道 内 ,也 可 以 镶 山 在 蝶 板 周边 。 当 作为 切断 用 时 ， 
其 密封 性 能 大 大 优 于 金属 密封 副 ， 但 弹性 密封 受 材料 的 温度 
限制 。 金 属 密封 副 虽 然 能 适应 较 高 的 工作 温度 ， 寿 命 也 比 一 
般 弹 性 密封 蝶阀 长 ， 但 很 难 做 到 完全 和 密封， 因此， 一 般 多 用 
于 节 流 。 用 作 切 断 的 金属 硬 密封 蝶阀 ， 在 国内 有 十 余 家 阀门 
厂 生产 ; 由 于 密封 副 的 结构 形式 不 同 ， 其 密封 性 能 也 各 不 相 
同 。 

WBRA LFA: 

1) 体积 小 ， 重量 轻 。 与 相同 压力 等 级 和 相同 口径 的 闻 
阀 相 比 ， 其 重量 可 以 减轻 30% ~50% 。 

2) 结构 简单 ， 启 闭 迅速 。 蝶 阀 零 件 较 少 ， 结 构 比 较 紧 
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FF, RIN, RNR 90" 即 可 。 
3) 调节 和 密封 性 能 良好 ， 可 实现 分 级 控制 流量 ,调节 
性 能 优异 。 由 于 采用 了 橡胶 塑料 等 弹性 材料 作为 密封 圈 ， 压 


4) 流体 阻力 和 操作 力矩 较 小 。 根 据 蝶 阀 的 流 阻 试验 数 
据 ， 蝶 阀 的 流 阻 小 于 除 球阀 、 旋 塞 阀 、 平 板 曾 阀 等 其 他 类 型 
的 降 门 。 此 外 ， 由 于 关闭 时 蝶 板 受 力 处 于 近似 平衡 状态 ， 用 
相当 小 的 力矩 便 可 开启 阀门 ， 故 操纵 力 和 矩 小 。 

蝶阀 的 种 类 很 多 ,根据 其 结构 特点 和 用 途 ， 一般 可 以 分 
为 以 下 两 大 类 : 

1. 密封 型 蝶阀 

这 种 蝶阀 在 关闭 时 能 够 保证 完全 密封 ,在 管道 上 可 
以 作为 切断 用 ， 密 封 圈 通常 采用 橡胶 或 塑料 制 成 。 但 是 ， 
目前 国内 也 有 采用 金属 材料 制 成 的 密封 圈 ， 称 为 双 偏 心 
或 三 偏心 蝶阀 ， 也 能 保证 良好 的 密封 性 能 ， 如 图 2 所 
mo 

2. 非 密封 型 蝶阀 

这 种 蝶阀 在 关闭 状态 时 不 能 保证 完全 密封 ,在 管道 
上 只 能 作为 节 流 用 。 其 密封 副 材 料 通常 采用 的 是 金属 ， 
如 图 2-10 所 示 。 作 为 流量 控制 用 的 蝶 闪 ,大 多 采用 金属 
密封 副 。 

蝶阀 和 管道 连接 的 方式 有 对 夹 式 、 双 法 兰 式 和 单 法 兰 式 
三 种 ， 但 最 常用 的 是 对 夹 式 和 双 法 兰 式 。 

对 夹 式 是 用 双 头 螺栓 将 阀门 连接 在 管道 上 的 两 法 兰 之 
间 。 阀 体形 式 可 以 为 单 法 兰 式 、 无 法 兰 式 或 U EREN, 
如 图 2-11 ~ 图 2-13 所 示 。 
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密封 型 蝶阀 


图 2-9 
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图 2-12 रमजान 





双 法 兰 式 连接 的 阀门 是 用 螺栓 将 两 端 法 兰 分别 连 接 在 管 
道 法 兰 上 ， 如 图 2-14 所 示 。 

带 U 形 截面 阀 体 的 对 夹 式 蝶阀， 
如 果 符 合 上 述 法 兰 与 管道 的 连接 方 
法 ， 也 可 称 为 法 兰 式 蝶阀 。 

蝶阀 的 结构 和 原理 特别 适合 于 
制作 大 直径 管道 上 的 大 口径 阀门 。 
目前 我 国 已 能 生产 的 最 大 口径 蝶阀 
的 公称 尺寸 为 DN5350。 但 用 于 潮水 
和 海洋 热能 转换 系统 的 更 大 尺寸 的 图 2-13 U 形 圈 双 偏 
蝶阀 ， 目 前 正在 研制 过 程 中 。 会 属 密封 蝶阀 
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球阀 是 由 旋塞 阀 演变 而 来 的 ， 它 的 启 闭 件 为 一 个 球体 ， 
利用 球体 绕 阀 杆 的 轴线 旋转 90" ， 实 现 开局 和 关闭 阀门 的 目 
的 。 球 阀 在 管 路 上 主要 用 于 切断 、 分 配 和 改变 介质 流动 方 
向 ， 设 计 成 V 形 开口 的 球阀 ,还 具有 良好 的 流量 调节 功能 。 

球阀 不 仅 结构 简单 、 密 封 性 好 ， 而 且 在 一 定 公称 尺 寸 范 
围 内 具有 体积 小 、 重 量 轻 、 材 料 消耗 少 、 安 装 尺寸 小 ， 并 上 且 
驱动 力矩 小 、 操 作 简便 、 易 实现 快速 局 闭 ， 是 近 十 几 年 来 发 
展 最 快 的 阀门 品种 之 一 。 球 阀 的 使 用 非常 广泛 ， 使 用 品种 和 
数量 仍 在 不 断 扩 大 ， 并 向 高 温 、 高 压 、 大 口径 、 高 密封 性 、 
长 寿命 、 优 良 的 调节 性 能 以 及 一 阀 多 功能 方向 发 展 。 其 可 靠 
性 及 其 他 性 能 指标 均 达 到 较 高 水 平 。 随 着 球阀 的 发 展 ， 在 可 
以 预见 的 短 时 间 内 ， 特 别 是 在 石油 与 天 然 气 输送 管线 、 炼 油 
































78 








裂化 裂解 装置 、 海 洋 石 油 、 煤 直接 液化 油 、 气 装置 上 以 及 核 
工业 方面 将 有 更 广泛 的 应 用 。 

球阀 的 优点 如 下 : 中 具有 最 低 的 流 阻 ; @ 因 在 工作 时 
不 会 卡 住 〈 在 无 润滑 剂 时 ) ， 故 能 可 靠 地 应 用 于 腐蚀 性 介 
质 和 低 沸点 液体 中 ; @@ 在 较 高 的 工作 压力 和 较 高 的 工作 温 
度 范围 内 ， 能 实现 完全 密封 ; @ 可 实现 快速 启 闭 ， 某 些 结 
构 的 球阀 ， 其 启 闭 时 间 仅 为 0.5 ~ 1s， 以 保证 能 用 于 试验 
台 的 自动 化 系统 中 ， 人 快速 启 闭 球 阀 时 ， 操 作 无 冲击 ; ⑤ 球 
形 关闭 件 能 在 边界 位 置 上 自动 定位 ; ⑥ 双 向 密封 , 密封 可 
क; @ 在 全 开 和 全 闭 时 ,球体 和 阀 座 的 密封 面 与 介质 隔 
离 ， 因 此 高 速 通过 阀门 的 介质 不 会 对 密封 面 侵蚀 ; 加 体腔 
内 的 介质 压力 一 旦 高 于 壳 体 材料 在 38°C 时 额定 压力 的 
1.33 倍 时 ， 可 自动 泄 放 到 出 口 管 路 或 进口 管 路 ; @@ 可 设计 
成 具有 防火 密封 功能 ; 具有 防 静 电 功 能 ; @ 设 计 成 V JÉ 
开口 球体 的 球阀 ， 具 有 良好 的 流量 调节 功能 ; Oi 
凑 、 质 量 轻 ， 可 以 认为 它 是 用 于 低温 介质 系统 最 合理 的 阀 
门 结构 ; BRAXE, ERER RRA, AEIR 
受 来 自 管道 的 应 力 ; 关闭 件 能 承受 关闭 时 的 高 压 差 ; © 
全 焊接 立体 的 球 阅 ， 可 以 直接 埋 于 地 下 ， 使 球阀 的 内 件 不 
受 侵蚀 ， 最 高 使 用 寿命 可 达 40 年 ， 是 石油 、 天 然 气 输送 
管线 最 理想 的 阀门 。 

由 于 球阀 有 上 述 优点 ， 所 以 适用 范围 很 广 ， 四 公称 尺寸 
从 DN8 ~ DN1600; 加 公称 压力 从 真空 到 PN420 ( (12500) ; 
@ 工 作 温度 从 -204 ~ +816°C。 

pR [R| fec EHEH शक के का की Kate ए1 क्र, Z (PTFE), 
它 几 乎 对 所 有 的 化 学 物质 都 是 惰性 的 ， 且 具有 摩擦 系数 小 、 
性 能 稳定 、 不 易 老化 、 适 用 温度 范围 广 及 密封 性 能 优良 的 综 
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合 特点 。 但 聚 四 气 乙 烯 的 物理 特性 有 和 较 高 的 膨胀 系数 ， 对 冷 
流 的 敏感 性 和 不 良 的 热传导 性 ， 要 求 阀 座 的 密封 面 设计 必须 
围绕 这 些 特性 进行 。 阀 座 的 密封 圈 材 料 ， 包 括 聚 四 气 乙 烯 族 
和 填充 聚 四 氟 乙 烯 、 尼 龙 及 其 他 材料 ， 当 密封 材料 变 硬 时 ， 
密封 的 可 靠 性 就 受到 破坏 ， 特 别 是 在 低压 差 的 情况 下 。 此 
外 ， 像 丁 膊 橡胶 这 样 的 合成 橡胶 ， 也 可 以 用 作 阀 座 材料 ， 但 
它 所 适用 的 介质 和 使 用 温度 范围 要 受到 限制 。 另 外 ， 无 润滑 
情况 下 使 用 合成 橡胶 容易 卡 住 球体 。 

为 了 满足 高 温 、 高 压 、 强 冲刷 、 介 质 带 悬 序 颗 粒 、 长 寿 
命 等 工 况 的 使 用 要 求 ， 近 年 来 金属 密封 球阀 得 到 了 很 大 的 发 
展 。 用 于 调节 流量 的 V 形 球阀 也 有 很 快 的 发 展 。 尤 其 在 工 
业 发 达 国 家 ,球阀 的 结构 在 不 断 改 进 ， 如 应 用 在 石油 、 天 然 
气 输送 管线 上 的 支承 板 固 定 球 结构 的 全 焊接 球阀 ;裂解 装置 
上 使 用 的 升降 杆 式 金属 密封 球阀 ; 高 温 球阀 ; Մ 形 开 口 调节 
球阀 ; 金属 密封 上 装 式 球阀 等 ， 从 而 使 球阀 的 技术 达到 一 个 
全 新 的 水 平 。 

球阀 按 球体 的 结构 和 球阀 本 身 的 结构 可 分 为 以 下 七 
种 。 

1. 浮动 球 球阀 

这 种 球阀 的 球体 是 浮动 的 ， 由 两 个 立 座 支承 ， 在 介质 压 
力 的 作用 下 ， 球 体 本 身 能 产生 一 定量 的 位 移 ， 并 紧 紧 压 在 出 
口 端 的 阀 座 密封 图 上 ， 保 证 出 口 端 密封 ， 如 果 标 准 要 求 为 进 
口 端 密 封 ， 就 要 设计 成 带 活动 套 简 的 阀 座 ， 阀 座 背面 有 预 紧 
弹簧 的 浮动 球 球 阅 。 浮 动 球 球阀 根据 闪 体 的 结构 形式 分 为 一 
体式 浮动 球 球阀 ( 球 岡 具有 一 介 内 体 ) ， 如 图 2-15 所 示 ; 两 
体式 浮动 球 球阀 ( 阀 体 由 左 、 右 体 两 体 构成 )， 如 图 2-16 所 
W: 带 活动 套 简 阀 座 的 浮动 球 球阀 ， 如 图 2-17 所 示 。 
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浮动 球 球阀 的 结构 简单 ， 密 封 性 能 良好 。 由 于 球体 所 
承受 的 工作 介质 压力 全 部 传 给 了 出 口 端 阀 座 密封 疾 ， 密 封 
比 压 不 易 控 制 ， 因 此 ， 这 种 结构 的 球 闪 只 适用 于 中 、 低 压 
ijr]. 

浮动 球 球阀 的 缺点 是 : 组 装 时 预 紧 力 不 易 控制 ， 而 且 需 
要 用 不 同 厚 度 的 垫 片 来 调整 ,组装 困 难 ， 制 造 精度 要 求 高 ， 
同时 操作 力矩 也 较 大 。 
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图 2-15 जपः नरम 
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2. 固定 球 球阀 

球 阀 的 球体 是 固定 的 ， 由 两 段 与 球体 连接 在 一 起 的 固定 
轴 与 闪 体 上 的 滑动 轴承 支承 ; 关闭 时 ， 在 介质 压力 的 作用 
下 ， 球 体 不 会 产生 位 移 。 通 常 ， 与 球体 连接 在 一 起 的 上 、 下 
阀 杆 的 装 有 滑动 轴承 或 滚动 轴承 ， 以 减 小 启 、 闭 时 闪 杆 与 阀 
体 间 的 摩擦 力 ， 从 而 减 小 操作 力矩 ， 这 种 固定 球 球阀 适用 于 
高 压 和 大 口径 阀门 。 

司 定 球 球 阀 通常 设 有 活动 阔 座 密封 圈 ， 在 介质 压力 的 作 
用 下 ， 阀 座 密封 圈 能 够 产生 位 移 。 在 阀 座 密封 图 的 底部 ， 设 
有 预 紧 力 弹簧 ， 平 时 在 弹簧 预 紧 力 的 作用 下 ， 密 封 圈 始终 压 
在 球体 上 。 当 有 介质 压力 时 ， 介 质 压 力 使 阁 座 密封 圈 紧 紧 压 
在 球体 上 ， 从 而 保证 球阀 的 密封 性 能 。 国 定 球 球阀 根据 阀 体 
的 结构 分 为 两 体式 固定 球 球阀 ， 如 图 2-18 所 示 ; 三 体式 固 
ERIE, WME 2-19 Bron; — 
上 装 式 固定 球 球阀， 如 图 2- 
20 所 示 ; 全 焊接 式 固定 球 球 
հլ. Ap 2-21 所 示 。 

另外 ， 为 保证 固定 球 球 
阀 的 密封 性 能 ， 在 初次 密 圭 
失效 后 ， 可 使 用 一 种 适合 于 
高 压 、 大 口径 固定 球 球阀 的 
注 脂 内 , 就 是 在 柄 体 式 、 三 
ER, EER, ARRA 
a cj արի उ 
部 位 和 填 料 部 位 安 装 注 脂 
阀 。 可 在 两 个 阀 座 密封 轿 和 
阀 杆 填 料 处 注入 特 制 的 密封 1218 两 体式 固定 球 球 内 
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脂 ， 该 密封 脂 要 保证 在 50°C 时 不 熔化 ， 保 持原 有 的 性 
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增强 了 密封 性 能 ， 又 降低 了 操作 力矩 


定 球 球 














阀 ， 要 求 按 一 定 的 时 间 间 隔 向 固定 球 球阀 内 注 脂 。 
1 
E 4 
ՏՅ 
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SUM 
图 2-19 ”三 体式 固定 球 球阀 
1 一 阀 杆 “2 一 填料 压 盖 3 一 填料 4 一 阀 体 5 一 阀 座 密封 圈 
6 一 球体 7 一 阀 体 连接 螺栓 8 一 左 、 右 山体 9 一 凸 面 
10 一 焊接 端 ”11 一 环 连接 端 
4 一 凹面 结构 长 度 B 焊接 端 结构 长 度 C Ֆի ոմ DE 

















84 











SH: 


ジー こい で 


जी 


RS 
































թեւ ` 
TKE 


NS 




















SEE ՀՅ 









图 2-20 上装 式 固定 球 球阀 
1 一 填料 2 一 填料 压 盖 ”3 一 阀 盖 4 一 阀 体 连接 螺栓 5— pg pe 
6 一 阀 座 密封 圈 7 一 阀 杆 8 一 球体 9 一 法 兰 凸 面 
10 一 焊接 端 ”11 一 环 连接 端 
4 一 凸 面 结构 长 度 B 一 焊接 端 结构 长 度 “一 环 连接 端 结构 长 度 
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图 2-21 全 焊接 式 固定 球 球 内 
LP 2 一 填料 压 盖 ”3 一 填料 4 一 阀 体 5 一 阀 座 密封 圈 6 一 球体 
7A, ARR 8 一 法 兰 凸 面 9 一 焊接 端 ” 10 一 环 连接 端 
4 一 凸 面 结构 长 度 B 一 焊接 端 结构 长 度 “一 环 连接 端 结构 长 度 





























3. 弾性 球 球 山 
这 种 球阀 的 球体 是 弹性 的 ， 如 图 2-22 所 示 ， 适 用 于 高 
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ւ. 高圧 介 原 。 在 球体 上 井 有 一 介 弾 性 槽 , աար քիվ 
采用 金属 制造 ， 为 了 保证 密封 ， 需 要 很 大 的 密封 比 压 ， 仅 靠 
介质 本 身 的 压力 已 达 不 到 密封 要 求 ， 因 而 ， 必 须 对 阀 座 密封 
圈 和 球体 的 接触 面 上 施加 外 
JJe 














KŁ 
H- 
M 









NHN 


12 































Y | PN 

弹性 球体 是 在 球体 过 水 E? 
Ament, rëm em. 111 
从 而 使 球体 获得 弹性 。 这 种 | 
结构 ， 在 开启 和 关闭 时 可 以 TE 
减少 两 密封 面 间 的 摩擦 ， 同 E N Í — 
时 也 就 降低 了 操作 力矩 , 使 = A W 
开启 或 关闭 省 力 。 ES 








4. 双 联 球阀 
该 种 球阀 的 结构 如 图 2- トーゴ 
23 所 示 ， 为 双 联 工 形 浮动 三 I 
通 球阀 。 该 种 球阀 用 一 个 手 
柄 或 蜗轮 蜗杆 手动 装置 操纵 图 ?22 Inn 
两 个 L 形 三 通 球阀 ， 两 个 动作 必须 完全 同步 ,使 一 个 处 于 
开启 状态 ， 另 一 个 则 处 于 关闭 状态 。 
Խուա H ES एप के 2.4 (PTFE) 制造 ， 用 螺栓 压 
紧 阀 盖 ， 实 现 密封 。 阀 体 与 阀 盖 连 接 处 设 有 调整 热 片 ， 以 调 
整 预 紧 力 ， 阀 座 底部 设 有 碟 形 弹簧 ,齿轮 箱 与 一 球阀 用 支架 
固定 连接 ， 与 另 一 个 球阀 用 活动 接头 连接 ， 要 保证 两 个 球阀 
阀 杆 同 轴 ， 两 个 球阀 阀 杆 连接 方向 成 180。。 
该 阀 主要 应 用 于 纺 式 过 滤器 两 过 滤 镀 的 清洗 ， 要 保证 一 
过 波 负 在 清洗 ， 另 一 过 波 负 在 工作 状态 。 
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5. V շիա 
其 结构 如 图 2-24 所 示 。 它 在 球体 上 开 有 一 个 V 形 通道 


( վ 


Cal 


口 ， 随 着 球体 的 旋转 ， 开 口 的 
面积 不 断 发 生变 化 ， 但 开口 面 的 
形状 始终 保持 为 三 角形 ; Մ 
EF Heg SUR PR FHI 
紧密 接触 时 ， 达 到 关闭 密封 ; 
开 、 关 的 角度 范围 是 90°。 

这 种 球 立 的 特点 如 下 : OV 
形 开口 与 球阀 密封 面 之 间 有 剪 切 
作用 ， 可 以 切断 纤维 状 的 流体 ， 
如 纸浆 、 纤 维 、 含 颗粒 的 介质 ， 
密封 性 能 好 ; ② 流 通 能力 大 , էե 
相同 公称 尺寸 DN 的 普通 阀门 高 
f; @@ 流 量 特性 近似 于 等 百 分 
比特 性 ， 可 调 比 大 ， 可 高 达 300 
:1; 人 结构 简单 ， 维 修 方便 ， 工 
作 温度 、 工 作 压 力 范 围 广 ， 可 用 
于 腐蚀 性 介质 。 

6. 升降 杆 式 球阀 

该 种 球阀 多 为 金属 密封 球 
ij, DREH. RERE 
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堆 焊 硬 质 合金 ， 球 体 与 阀 座 的 接触 面 也 堆 焊 硬 质 合金 ， 也 有 
在 球体 表面 采用 超 音 速 喷涂 碳化 钨 粉末 ， 或 采用 热 喷涂 镍 基 
纳米 金属 粉末 的 ， 使 球体 表面 硬度 达 60HRC 以 上 。 

该 种 球 阅 有 两 种 结构 ， 一 种 结构 是 在 闪 杆 上 开 有 S 形 导 
槽 , TERA CAA TE, SEAS SHCA, MEIER 
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动 球体 先 离开 阀 座 密 封面 ， 表 旋转 90" ， 达 到 开启 位 置 ， 关 
闭 时 ， 先 使 球体 旋转 90" ， 然 后 再 压 向 阀 座 密封 面 ， 如 图 2- 
25 所 示 。 
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图 2-24 气动 V 形 球 调节 球阀 
1 一 手 轮 2—ürbk 3 一 薄膜 4 一 弾 筑 5 一 连接 杆 6 一 弹簧 套 简 
7 一 定位 销 8 一 万 向 联 轴 器 "mp ”10 一 驱动 轴 11 一 箱 体 
12 一 连接 支架 13 一 球体 14、15 一 内 座 





























Aën Էնի ից Է իցե Մ Խմ, "BFF JEE 
时 ,螺旋 扁 先 带动 球体 脱离 阀 座 密封 面 ， 然 后 再 旋转 90° 开 
启 。 当 关闭 时 ， 阀 杆 先 带动 球体 旋转 90*， 达 到 关闭 位 置 
后 ,再 压 向 阀 座 密封 面 ， 如 图 2-26 所 示 。 这 种 球阀 在 启 、 








89 


SECH 





ն 





压 、 介 质 带 有 


高 


高 温 、 


dA. 
ԷՏ 
A 


闭 过 程 中 ,没有 摩擦 ， 适 用 于 


粒 、 强 腐蚀 工 况 。 


| 


NN 
N 


NAi 


Z< 


N 


Հ 
SC 


— 








] 





式 球阀 


杆 


升降 


图 2-25 ”螺旋 轨道 
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图 2-26 垂直 轨道 升降 杆 式 球阀 
1 一 球体 轴 垫 ”2 一 阀 体 3 一 球体 4 一 导 销 5 一 阀 盖 6 一 填料 压 套 
7 一 填料 压板 st 9 一 电动 装置 、10 一 螺母 ”11 一 螺栓 ”12 一 填料 
13 一 阀 杆 导 套 14、17 一 热 片 15 一 阀 座 ”16 一 球体 轴 
18 一 六角 螺 母 19 一 双 共 螺 柱 ”20 一 垫圈 21 一 标牌 























7. 金属 密封 半球 山 

该 种 球阀 的 球体 为 部 分 球面 ， 也 有 制 成 偏心 的 半球 ， 球 
体 表面 喷 碳 化 钊 (WC)， 也 有 喷 镍 基 纳 米粉 未 ， 使 球体 表 
面 硬度 达到 62HRC 以 上 。 阀 座 采用 金属 制 成 ， 在 阀 座 密 封 
面 处 堆 焊 硬 质 合金 。 关 闭 时 ， 阀 杆 逆 时 针 旋转 90°, ， 使 半球 
逐渐 压 向 阀 座 密封 面 ， 达 到 密封 。 开 启 时 阀 杆 顺 时 针 旋 转 
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902, ， 使 半球 依靠 偏心 ， 逐 渐 脱 离 阀 座 密封 面 。 该 种 结构 的 
球阀 ， 在 开启 或 关闭 的 瞬间 有 点 摩擦 ， 随 后 球体 就 会 完全 脱 
离开 阀 座 密封 圈 。 该 种 球阀 的 结构 如 图 2-27 所 示 。 它 适用 
于 高 温 工 况 或 介质 中 带 有 固体 颗粒 的 场合 ， 如 电站 或 钢 厂 的 
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81227 金属 密封 (固定 球 三 通 ) ERR 
1 一 肢体 2 一 半球 体 3 一 上 阀 杆 4 一 热 片 SC 6 一 填料 
7 一 填料 压 套 ”8 一 填料 压板 9 一 驱动 装置 10 一 螺栓 ”11 一 密 
HE 12 一 金属 阁 座 “13 一 矶 形 弹 答 14 FIN 
15--# की. 16--# का 
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以 上 所 述 是 根据 球体 或 球阀 的 结构 形式 来 分 类 的 。 另 
外 ， 根 据 球 阀 通道 的 位 置 又 可 分 为 直通 式 ， 如 图 2-16 所 示 , 
三 通 式 ， 如 图 2-28 所 示 ， 直 角 式 ， 如 图 2-29 所 示 等 ,后 两 
种 球阀 也 有 浮动 球 球阀 和 固定 球 球阀 之 分 ， 主 要 是 用 于 分 配 
介质 和 改变 介质 流动 方向 的 场合 。 
10 
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图 2-28 
1 一 右 阀 体 2 





法 兰 连 接 浮 动 球 三 通 球 阀 

















8 一 填料 压 套 9 一 填料 压板 ”10 一 驱动 


左 山体 3 一 球体 4 一 阀 座 5-ի 6 





密封 图 7 一 填料 
11- अम 12— S REIS 
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2.4 कय 





फ्त MAH "SC" (cock) 发 展 而 来 的 。 旋 塞 
阀 是 关闭 件 ( 塞 子 ) 绕 闪 体 中 腑 的 轴线 旋转 ， 实 现 开 启 和 


关闭 的 一 种 阀门 。 在 管 路 上 ， 它 主要 用 于 切断 、 分 配 和 改变 
介质 流动 方向 。 


旋塞 阅 具 有 结构 简单 PIRE. 、 操 人 方便、 流体 阻力 
小 等 优点 ， 至 今 仍 被 广泛 应 用 ， 特 别 是 在 低压 小 口径 和 介质 
温度 不 高 的 场合 使 用 较 多 。 塞 子 和 塞 体 是 配合 精度 很 高 的 区 
锥 体 ， 其 锥 度 一 般 为 1:6 和 1:7。 

旋塞 阀 的 主要 特性 是 它 易 于 适应 多 通道 结构 ， 以 致 一 个 
旋塞 可 以 获得 两 个 、 三 个 甚至 四 个 不 同 的 通道 。 这 样 可 以 简 
化 管道 系统 设计 ， 减 少 阀 门 用量 以 及 设备 中 需要 的 一 些 连 接 
配件 。 

DEZER] (plug) 还 广泛 地 应 用 于 油田 开采 ， 石 油 、 天 然 
气 的 输送 管 网 中 、 精 炼 设备 中 ， 同 时 也 广泛 应 用 于 石油 化 
工 、 大 型 化 学 工业 ， 以 及 一 般 工 业 管 路 中 作 启 闭 装 置 。 

1， 紧 定式 旋塞 阀 

旋塞 阀 不 带 填料 ， 塞 子 与 塞 
体 密封 面 的 密封 依靠 拧紧 旋塞 阀 
下 面 的 螺母 来 实现 ， 如 图 2-30 所 
示 , 一 般 用 于 公称 压力 <PN6 的 
场合 。 

奥 氏 体 不 锈 钢 制 紧 定式 旋塞 
阀 适用 于 牛奶 、 果 汁 等 食品 行业 
和 医药 行业 。 图 2-30” 紧 定式 旋塞 阀 
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2. EREE 

WE FEI HIRE PY rR EO, 
通过 压 紧 填料 来 实现 塞 子 和 立体 密封 面 之 间 的 密封 ,如 图 
2-31 所 示 。 这 种 填料 式 旋塞 阀 的 密封 性 能 较 好 ， 大 量 用 于 
公称 圧力 ミ PN10 的 自来水 、 燃 气 等 管 路 。 有 的 填料 式 旋塞 
阀 在 阀 体 下 面 带 有 调整 螺钉 ， 可 以 调节 塞 子 和 立体 密封 面 之 
间 的 密封 比 压 。 



























E 11 ի 
Է| 
1 5, 








图 2-31 Jue AE ह 











1 一 陶 体 2 一 旋塞 3 一 T 形 螺栓 4 一 填料 5 一 填料 压 盖 
6 一 垫圈 7 一 六 角 螺 母 


3. 油 密封 式 旋 塞 山 

该 类 旋塞 阀 依靠 塞 子 与 阀 体 密封 面 之 间 的 油脂 来 达到 可 
靠 的 密封 ， 在 塞 子 和 立体 密封 面 处 设 有 油槽 ， 使 用 时 要 定期 
通过 注 脂 阀 加 注 密封 脂 。 该 种 旋塞 阀 分 正 旋 塞 ( 塞 子 的 大 
端 在 上 方 )， 其 公称 压力 级 夺 C1300 (PAS0 ) , 如 較 232 所 
示 ， 和 倒 旋塞 〈 塞 子 的 大 端 在 下 方 ) 即 压力 平衡 式 油 密封 
旋塞 阀 ， 其 公称 压力 级 < CL2500 (7१420), 如 較 233 所 


io 
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[2-32 Chemie EREE धि 
(mm 2 一 旋塞 3 一 垫 片 4 一 调整 执 SC o JN 
7 一 填料 压 盖 ”8 一 双 止 回 闪 9 一 压 杆 10 一 压缩 弹 
11 一 钢 球 12 一 双 头 螺 柱 ”13 一 六 角 螺 母 









































正 旋 塞 油 密封 式 旋塞 阀 在 阀 盖 热 片 处 装 有 金属 膜 片 ， 在 
旋塞 杆 处 设 有 填料 ， 可 使 这 种 旋塞 闪 无 外 漏 。 另 外 ， 在 塞 杆 
的 中 心 装 有 单 向 阅 和 注 脂 阁 ， 可 定期 向 阔 体 密封 面 处 加 注 密 
封 脂 ， 密 封 脂 应 在 50०0 温度 内 不 熔化 ， 并 保证 密封 脂 不 从 
塞 杆 处 泄漏 。 

压力 平衡 式 油 密封 旋塞 阅 在 塞 子 通道 处 设 有 通 向 大 端 和 





























小 端的 通 孔 ,但 在 通 向 小 端的 通 孔 处 安装 有 止 回 阅 ， 介质 只 
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能 通过 止 回 阀 进入 小 端 ， 小 端的 介质 压力 不 能 排除 。 大 端的 
介质 和 通道 相通 ， 当 关闭 时 ， 封 财 在 大 端的 介质 可 以 通过 大 
小 端的 面积 差 ， 把 塞 子 压 向 密封 面 ， 保 证 密封 。 在 开启 的 瞬 
间 ， 大 端 和 通道 相通 ， 大 端 介质 排出 ， 压 力 下 降 ， 小 端的 介 
质 因 有 止 回 阀 不 能 排出 ， 则 把 塞 子 微微 压 向 大 端 ， 使 开启 时 
力矩 减 小 ， 易 于 开启 。 















































图 2-33 ”压力 平 衔 式 油 密封 旋塞 阀 
1 一 下 盖 ，” 2 一 螺 塞 ”3 一 调整 螺钉 4 一 顶 块 5 一 钢 热 片 ”6 一 石墨 热 片 
7 一 口 形 密封 轿 8 一 螺钉 “9 一 旋塞 10 一 阀 体 11 一 制球 12— 3 
13 一 注 脂 阀 14 一 填料 热 ”15 一 填料 ”16 一 内 六 角 螺 钉 17 一 新村 
18 一 限 位 盘 “19 一 接头 ”20 一 紧 定 螺钉 21 一 手柄 ”22 一 限 位 块 
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4. +J Pš एए Sa, Z क ऊ իկ 
TE Du FC ME WE FEI 1114 2-34 br, Էմի F # pu 
气 乙 烯 ， 使 塞 体 和 阀 体 密封 容易 。 该 阀 中 法 兰 处 没有 填料 ， 
































只 有 聚 四 气 乙 烯 隔膜 和 金属 腊 片 ， 从 而 保证 该 阅 不 会 产生 外 
漏 ， 如 果 塞 体 用 奥 氏 体 不 锈 钢 制造 ， 则 可 以 用 于 腐蚀 性 介 
质 。 





15 16 17 18 19 








图 2-34 ՀԻՏ एप क्र, ME AE] 

1-- शिक. 2 一 聚 四 氟 乙 烯 衬 套 3 一 旋塞 AACN IH 
5 一 聚 四 氟 乙 烯 隔膜 6 一 金属 膜 上 7 一 承 压 环 vs 
9 一 护 壁 板 密封 ”10 一 限 位 板 11 一 0 形 圈 12 一 防 噪声 弹簧 

13 一 填料 压 盖 ，14 一 球形 垫 15 、16 一 螺栓 17 一 销 
18 一 阀 盖 螺栓 ”19 一 手柄 






































Տ. XU EE EI 

Xu EE SERT E] 2-35 所 示 。 

«յԱ pe ERE: 当 需 要 开启 时 ， 首 先 提升 
旋塞 手柄 ， 使 旋塞 向 上 提 ， 让 塞 体 脱 开 密 封面 ， 然 后 再 逆 时 
针 旋转 手 轮 ， 使 旋塞 转动 90* III, 关闭 时 ， 先 顺 
时 针 旋转 手 轮 ， 待 旋塞 转 到 关闭 位 置 ， 再 压 下 提升 旋塞 手 
柄 ， 旋 塞 密封 面 密 合 ， 即 可 关闭 旋塞 阅 。 该 旋塞 阀 的 阀 盖 采 
用 内 压 自封 式 阀 盖 ， 阀 杆 密 封 采 用 填料 。 根 据 介 质 性 质 不 同 


























98 














可 使 用 不 同 的 填料 ， 该 旋塞 阀 的 阀 体 密封 面 和 塞 体 密封 面 可 
堆 焊 便 质 合 金 ， 使 旋塞 阀 耐 磨损 、 耐 冲刷 。 这 种 结构 的 旋塞 
阀 可 应 用 到 高 温 、 高 压 的 管 路 上 ， 也 可 应 用 到 腐蚀 性 介质 的 











管 路 上 。 用 在 不 同 的 管 路 上 应 注意 更 换 阀 体 、 阀 盖 、 塞 体 及 
填料 的 材质 。 
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8235 "att 
LH 2 一 旋塞 3 WEAF 4-ԽԵԹԻԽԻ 5 一 四 合 环 
6 一 支架 7 一 阀 杆 8 一 提升 旋塞 手柄 9 一 阀 杆 螺母 ”10 一 手 轮 
11 一 铭牌 12 一 项 盖 13 一 限 位 螺钉 ”14 一 轴承 压 盖 
15 一 推力 轴承 ”16 一 填料 压板 “17 一 填料 压 套 ”18 一 填料 
19 一 六 角 螺 母 ” 20 一双 头 螺 柱 “21 一 四 合 环 压 盖 
22 一 垫圈 “23 一 堵 盖 


























6. 三 通 填料 式 旋塞 阀 
图 2-36 所 示 为 三 通 填料 式 旋塞 阀 的 
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结构 。 


该 六 和 填料 式 旋塞 六 一 样 ， 只 不 过 在 闪 体 和 塞 子 内 设计 


成 三 个 通道 ， 在 阀 体 内 带 有 
填料 ， 通 过 压 紧 填料 来 实现 
塞 子 和 阀 体 密封 面 的 密封 。 
这 类 填料 旋塞 阀 密封 性 能 优 
Լ, 广泛 应 用 于 公称 压力 < 











PNIO 的 三 通 管 路上 , 作 分 
配 介质 用 。 
7. 提升 式 柱 塞 旋塞 阀 
Je XE SEXE 3E IB] D Z8 
























































构 如 图 2-37 所 示 图 2-36 ”三 通 填料 式 旋塞 内 
两 片 式 柱 塞 连接 在 有 锥 1 一 山体 2 一 旋塞 3 一 六 角 螺母 
度 燕尾 槽 的 上 面 ， 密 封面 由 «ՄՅՍ SHON 
6 一 螺栓 


到 柱 塞 沟 槽 内 的 硫化 橡胶 构 





成 ， 阀 体 为 一 光滑 的 圆柱 表面 与 柱 塞 的 橡胶 密封 圈 配 合 。 当 
需要 开局 阀门 时 ， 逆 时 针 旋 转手 轮 ， 带 锥 度 的 燕尾 槽 带动 柱 
塞 向 内 收缩 ， 密 封面 脱 开 ， 继 续 转动 手 轮 ， 枢 式 燕 尾 块 与 两 
片 式 柱 塞 一 同 转动 90* ， 到 达 开 启 位 置 。 需 要 关闭 阀门 时 ， 
顺 时 针 旋转 手 轮 ， 槐 式 燕 尾 块 与 两 片 式 柱 塞 一 同 旋转 90°, 
到 达 关 闭 位 置 ， 横 块 继续 下 行 ， 此 时 柱 塞 位 置 仍 保持 在 关闭 
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为止。 


该 提升 式 柱 塞 旋塞 阀 安 装 在 管道 上 ， 可 以 在 两 阀 中 间 进 
行 检 汤 。 该 提升 式 柱 塞 旋 塞 阀 广泛 地 应 用 在 成 品 油 的 输送 管 











路 上 ， 尤 其 是 机 场 油 库 应 用 最 为 普遍 。 
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25 փխ 








FEUER SPF (փո) 沿 阀 座 中 心 线 移动 的 阀门 。 
它 在 管道 上 主要 起 切断 作用 。 

截止 闪 的 使 用 极为 普遍 ， 但 由 于 开启 和 关闭 力 抢 较 大 ， 
结构 长 度 较 长 ， 通 党 公称 尺寸 都 限制 在 DN250 以 下 。 此 外 ， 
截止 阀 的 公称 通 径 还 与 工作 压力 有 关 。 

截止 闪 最 明显 的 优点 如 下 : 

1) 在 开启 和 关闭 过 程 中 ， 由 于 阀 汶 与 阀 体 密封 面 间 的 
摩擦 力 比 曾 阀 小 ， 因 而 耐 磨 。 

2) 开启 高 度 比 闸阀 小 得 多 。 

3) 通常 在 剛体 和 内 北上 具有 一 人 密封 面 , 因 面 制 造 工 
艺 性 比较 好 ， 便 于 维修 。 

但 是 ， 截 止 阀 的 缺点 也 是 不 容 忽视 的 。 其 缺点 主要 是 由 
于 体腔 内 部 的 形状 造成 的 。 在 体腔 中 ， 介 质 从 直线 方向 变 为 
向 上 流动 ， 因 此 造成 压力 损失 ， 特 别 是 在 液压 装置 中 ， 这 种 
压力 损失 尤为 明显 。 
截止 阀 的 种 类 很 多 ， 一般 根据 闪 杆 上 螺纹 的 位 置 、 通 道 
形式 、 阀 瓣 形状 分 类 。 主 要 可 分 为 : 

1. FIRS աին է BI 

Ջրին LE mn ur ts ոմ. CE RS RITTER SE Ikon 2F 
ա, "` छी जि ՂԹԱ, SOE E 8 FFA SE Ar ՍԹ 
， 同 时 也 便于 润滑 ， 操 作 省 力 ， 如 图 2-38 所 示 。 

2. ԻՑ FT յէ իվ 
թրին RIHI ԹՐ ՅՈՒԹ ԱԹ, 3 fr In. ती 
仅 无 法 润滑 ， 而 且 易 受 介质 的 侵蚀 ， 如 图 2-39 所 示 。 
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此 种 结构 的 截止 阅 ， 多 用 在 公称 斥 二 比较 小 和 介质 工作 
温度 不 高 的 地 方 。 

3. Pri CÉCILE f 

介质 的 进出 口 两 个 通道 在 同一 方向 上 ， 呈 180°, ， 如 图 
2-38 和 图 2-39 所 示 。 这 种 形式 的 截止 阀 使 流动 状态 的 破坏 
程度 相对 比较 小 ， 因 此 ， 通 过 阀 的 压力 损失 也 相应 减 小 了 。 
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图 2-38 ARR 
注 : 阅 杆 既 升 降 又 旋转 
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4. AREER 

角 式 截止 阀 的 进出 口 通道 不 在 同一 方向 上 而 成 90° 直 
角 ， 如 图 2-40 所 示 。 这 种 形式 的 截止 阀 使 通过 阀门 的 介质 
改变 流动 方向 ， 因 此 会 产生 一 定 的 压力 降 。 角 式 截止 阀 的 最 
大 优点 是 可 以 把 阀门 安装 在 管 路 系统 的 拐角 处 ， 这 样 既 节约 
了 90° 弯 涉 ， 又 便于 操作 。 这 类 阀门 在 化 肥 厂 的 合成 氨 生 产 
系统 和 制冷 系统 应 用 较 多 。 
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图 2-39 ”下 螺纹 阀 杆 截止 阀 
注 : 阀 杆 即 旋 转 又 升降 。 
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图 2-40 
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5. = ji SIE T] 
具有 三 个 通道 的 截止 阅 ， 通 常用 作 改 变 介 质 流动 方向 和 





图 2-41  —3B ER LE RT 
6. E REB 





AMARE RA Ր REGE B x REE, ոտի 























与 进出 口 通 道 有 一 定 角度 ; պմ Name, dun bl itr 
开 式 ， 如 图 242 Թր. ԽԱԿ ARE RP աե 


座 





E 夹 在 中 间 ， 既 便于 制造 又 便于 维修 。 这 类 截止 阀 使 流体 几 








乎 不 改变 流动 方向 ， 是 截止 阅 中 流 阻 最 小 的 ;其 安装 方式 和 
直通 式 接 近 ， 但 应 特别 注意 在 管道 安装 后 应 便于 操作 。 


106 














81242 աան նէ վ 


7. ERRELE R 

Fre LE IRIE के ERIE REJE, ԷՆ ոէ 
中 ， 其 阀 兴 和 阀 座 是 按 柱 塞 的 原理 设计 的 ; 把 阀 锥 设计 成 柱 
塞 ， 阀 座 设计 成 套 环 ， 靠 柱 塞 和 套 环 的 配合 实现 密封 。 这 种 
阀门 制造 工艺 简单 ， 套 环 可 以 用 石墨 和 聚 四 氟 乙 烯 制 成 ; 密 
封 性 好 ， 高 低温 介质 均 可 使 用 。 该 阀 主要 作 启 、 闭 用 ,但 
是 ,设计 成 特殊 形式 的 柱 塞 和 套 环 也 可 以 用 于 流量 调节 。 柱 
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阀 的 结构 型 式 如 图 2-43 所 
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8. HERRER 
TERRE BIS TE AUG UR vict Pe UHR, 1 Iy BR H T 
小 口径 ,一 般 阀 座 孔 的 尺寸 比 公 称 尺 寸 小 ， 如 图 244 所 
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JAFAR հաւրն Է Է2 Ո ԱՍԱ, 通常 用 干 庄 
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T$ LER S VERE 


իք “0220. Spi Cp, HIRE 73) 的 情況 下 。 


如 图 2-45 所 
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图 2-45 


110 


在 多数 情況 下 , Am Hae की Է Արց ԾԽԻ 
Բի, MAH, Ս չխ մոն է RE RS TJ BEA 
现 节 流 作用 是 极 不 合理 的 。 因 为 ， 管 路 中 介质 在 节 流 状态 
下 ， 流 速 很 高 ， 密 封面 容易 被 冲刷 磨损 ， 失 去 切断 密封 作 
用 。 同 理 ， 用 节 流 闽 作 为 切断 装置 也 是 不 合理 的 。 

节 流 阀 的 浆 办 形式 有 多 种 ， 图 246 所 示 是 常见 的 几 种 
形式 。 其 中 图 a 为 沟 形 阀 淮 ， 常 用 于 深 冷 装置 中 的 膨胀 阀 ; 
图 上 为 窗 形 阀 锥 ， 适 用 于 公称 尺寸 较 大 的 节 流 阅 ; 图 ८ He 
形 阀 锥 ， 适 用 于 中 、 小 口径 的 节 流 阀 ， 这 种 结构 使 用 较为 普 
եւ 






































9) Ե) 0) 


Թ12-46 րմն Ծն 
a) WERI b) արատ c) շիթ 


2.7 R 





柱 塞 阀 是 指 关 闭 件 为 圆柱 塞 ， 其 关闭 件 是 沿 着 与 阀 座 孔 
轴线 平行 方向 移动 的 阀门 ， 在 管 路 上 主要 做 切断 用 。 
柱 塞 阀 的 结构 比较 简单 ， 它 依靠 圆柱 塞 的 外 表面 与 被 压 











III 
紧 的 密封 圈 内 表面 紧密 配合 来 切断 介质 ， 当 柱 塞 上 移 且 露出 


效 座 通道 孔 时 ， 介 质 便 可 流通 。 由 于 柱 塞 阀 的 密封 圈 通 常用 
和 柔性 石墨 、 聚 四 氟 乙 烯 等 非 金属 材料 制 成 ， 柱 塞 的 圆柱 表面 
































又 便于 加 工 ， 因 此 ， 密 封 性 能 良好 ， 亦 便于 维修 和 更 换 ， 寿 
命 长 。 


柱 塞 阀 的 形体 和 截止 阀 相 似 ,流体 阻力 大 ， 流 通 能 力 
差 ， 一 般 用 于 中 、 低 压 阀门 的 中 、 小 口径 管 路 上 。 螺 纹 联接 
BANE EOE AE AERA SEAL UN 247 所 示 。 法 
兰 连接 压力 平衡 直通 式 柱 塞 阀 的 结构 型 式 如 图 2-48 所 示 。 
截止 阀 形 柱 塞 阀 的 结构 型 式 如 图 2-49 所 示 。 法 兰 连接 双 阀 
座 压 力 平 衡 直 通 式 柱 塞 阀 的 结构 型 式 如 图 2-50 所 示 。 法 兰 
连接 直角 式 柱 塞 阀 的 结构 型 式 如 图 2-51 所 示 。 法 兰 连接 压 
力 平衡 直角 式 柱 塞 阀 的 结构 型 式 如 图 2-52 所 示 。 






























































图 247 ”螺纹 联接 或 承 插 焊 图 2-48 法 兰 连接 压力 平衡 
YE Be oS SURE SE II ED जमः 
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图 249 截止 阀 形 柱 塞 阀 图 2-50 ”法 兰 连接 双 阀 座 压力 
平衡 直通 式 柱 塞 阀 
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图 2-51 法 兰 连接 直角 式 柱 塞 阀 
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图 2-52 法 兰 连接 压力 平衡 直 
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2.8 FJ R 


հարավ չինի ph SPSS ELE BR K HII] s h Hl S 
Թա 02111, ճո Է. PSEA, 、 关 闭 和 调 
TERIS Խա ա աԺ. ERRAT. CERNI 
铸件 、 合 金 钢 铸件 、 不 锈 钢 铸件 制 成 ， 并 衬 以 各 种 耐 腐蚀 或 
耐 磨 材料 。 隔 膜 材 料 为 橡胶 或 聚 四 氟 乙 烯 。 衬 里 的 隔膜 阀 耐 
腐蚀 性 强 ， 适 用 于 强酸 、 强 碱 等 强 腐蚀 介质 的 启 闭 或 调节 。 
它 结构 简单 ， 流 体 阻 力 小 ， 相 同 公称 尺寸 下 流通 能 力 比 截止 
阀 、 柱 塞 阀 、 旋 塞 阀 等 的 大 ， 密 封 可 靠 、 无 泄漏 ， 能 用 于 高 
粘度 及 有 芒 浮 颗粒 介质 的 管 路 中 。 隔 膜 把 介质 与 阀 杆 及 上 腔 
隔离 ， 所 以 没有 填料 介质 也 不 会 外 漏 。 但 是 由 于 隔膜 和 衬里 
材料 的 限制 ， 其 耐 压 性 、 耐 温 性 较 差 ， 一 般 只 适用 于 公称 压 
Jj &PNI6, 工作 温度 <150 的 场合 。 它 的 流量 特性 接近 
快 井 特性 , 在 60% 行程 前 近似 为 线性 ，60% 后 的 流量 变化 
不 大 。 

气动 形式 的 隔膜 阀 可 装 反 馈 信 号 、 限 位 器 及 定位 器 等 装 
置 ， 以 适应 自控 、 程 控 或 调节 流量 的 需要 。 气 动 隔膜 阀 的 反 
人 馈 信 号 采用 无 触 点 传 感 技术 。 该 产品 采用 薄膜 式 推进 气缸 替 
代 活 塞 气缸 ， 排 除了 活塞 环 易 损 坏 造 成 泄漏 ， 从 而 导致 无 法 
推动 阀门 启 、 闭 的 弊端 。 当 气 源 发 生 故 障 时 ， 还 可 操纵 手 轮 
使 阀门 启 、 闭 。 堰 式 隔 膜 阀 的 结构 如 图 2-53 所 示 ， 直 通 式 
隔膜 阀 的 结构 如 图 2-54 所 示 ， 直 流 式 隔 膜 阀 的 结构 如 图 2- 
55 所 示 ， 针 形 隔 膜 阀 的 结构 如 图 2-56 所 示 ， 往 复式 气动 衬 
胶 隔 膜 阀 的 结构 如 图 2-57 所 示 ， 无 手动 操作 往复 式 气动 衬 
胶 隔 膜 阀 的 结构 如 图 2-58 所 示 ， 套 简 式 隔膜 阀 的 结构 如 图 
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2-59 所 示 , ze BURMA 2-60 所 示 ， 电 磁 驱 动 型 
夹 管 阀 的 结构 如 图 2-61 所 示 ， 单 动 压 杆 式 夹 管 阀 的 结构 如 
图 2-62 所 示 ， 双 动 压 杆 式 夹 管 阀 的 结构 如 图 2-63 所 示 










































































图 2-53 աի 
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K 2-55 ”直流 式 隔膜 阀 Kk] 2-56 SFM 























图 2-57 往复 式 气 动 
衬 胶 隔 膜 阀 
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图 2-58 无 手动 操作 往复 式 


气动 衬 胶 隔膜 阅 
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压 杆 




















电线 







































































图 2-61 电磁 驱动 型 夹 管 阅 图 2-62 
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图 2-63 ԼԻՈՆ Վ 


2.9 յնիվ 





Ja ERI, Cie सिक RS HER 
改变 介质 流量 的 装置 。 国 际 电工 委员 会 IEC չի Միկ ( (Con- 
trol valve) 的 定义 为 :“ 工 业 过 程控 制 系统 中 由 动力 操作 的 
装置 形成 的 终端 元 件 。 它 包括 一 个 阀 部 件 ， 内 有 一 个 改变 过 
程 流体 流 率 的 组 件 。 阀 部 件 又 与 一 个 或 多 个 执行 机 构 相 连 
接 ， 执 行 机 构 用 来 响应 控制 元 件 送 来 的 信号 ”。 可 见 ， 调 节 
阀 是 由 执行 机 构 和 阀门 部 件 两 部 分 组 成 。 执 行 机 构 是 调节 阀 
的 驱动 装置 ， 它 按 信号 压力 的 大 小 产生 相应 的 推力 ， 使 推 杆 
产生 相应 的 位 移 ， 从 而 带动 调节 了 阀 的 阀 芯 动作 。 阀 门 部 件 是 
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调节 阀 的 调节 部 分 ， 它 直接 与 介质 接触 ， 通 过 执行 机 构 推 杆 
的 位 移 ， 改 变调 节 了 阀 的 节 流 面积 ， 达 到 调节 的 目的 。 

调节 阀 按 其 能 源 方式 的 不 同 ， 主 要 分 为 气动 调节 阀 、 电 
动 调节 阀 、 液 动 调节 阀 三 大 类 。 它 们 的 差别 在 于 所 配 的 执行 
机 构 上 ， 气 动 调节 阀 是 以 压缩 空气 为 动力 源 ， 配 有 气动 执行 
机 构 ; 电动 调节 阀 以 电 为 动力 源 ， 配 有 电动 执行 机 构 ; 液 动 
调节 阀 以 液压 为 动力 源 ， 配 有 液 动 执行 机 构 。 

1. 传统 的 阀 类 

(1) 直通 单 座 调节 阀 ”图 2-64 所 示 为 常用 的 气动 直通 
տոյ Վ, CARE, mie հեշ. IE, Hu. հէ 
MERER. MOI Bete E, EBD 
ib OUEST ELE BURSA SIDE, सग DAES FIRE 
制 成 一 体 ， 在 阀 盖 和 阀 体 间 设 有 导向 套 ， 为 立 蕊 上 下 移动 起 
导向 作用 。 导 向 套 上 的 小 孔 ， 连 通 阀 体内 腔 和 阀 的 出 口 端 ， 
导向 套 上 腔 的 介质 很 容 Y 
易 通过 小 孔 流 入 阀 的 出 
口 端 ， 不 会 影响 阀 芯 移 
动 。 

իի mn իվ ի 
内 只 有 一 个 阀 芯 和 一 个 


































































阀 座 ， 特 点 是 泄漏 量 小 ， I 
易于 保证 密封 。 结 构 上 NN 
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«ri 
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ビン 4 
द्या 
Iti! 


有 调节 型 和 切断 型 。 它 
们 的 区 别 在 于 阀 芯 的 形 
状 不 同 。 արու 
PARMA HE, 切断 型 
阀 芯 的 形状 为 平板 形 或 426: THER 





> 














118 





HUE. 2119-14 ԵԽ ԱԿՆԱ ՒԱ, 即 不平 衡 
力 大 ， 特 别 是 在 高 压 差 、 大 口径 的 情况 下 更 为 严重 ， 所 以 仅 
适用 于 低压 差 的 场合 。 否 则 应 适当 选择 推力 大 的 执行 机 构 或 
配 以 阀门 定位 器 。 

阀 蕊 有 正装 和 反 装 两 种 类 型 。 当 立 芯 向 下 移动 时 ， 阀 芯 
与 阀 座 间 流 通 面积 减 小 ， 称 为 正装 ; 反之 则 称 为 反 装 。 调 节 
阀 的 公称 尺寸 DN 和 阀 座 直径 d. 标志 着 阀门 的 大 小 ， 对 于 
公称 尺寸 <DN25 的 单 导 向 阅 芯 ， 只 能 正装 不 能 反 装 ， 因 此 























气 开 式 必须 采用 反作用 CES, 
执行 机 构 。 մ 








AUT X 8] 715 աին ը क 
号 压力 的 增 大 而 流通 面 | 
积 也 增 大 ; 而 气 关 式 则 
相反 ， 随 信号 压力 增 大 
而 流通 面积 减 小 。 

(2) 直通 式 双 座 调 
HI 图 2-65 所 示 为 气 10 
动 直通 式 双 阀 座 调节 阀 ， 
H Ë IK. mie WI. 
r i E HI, 图 2.65 vaste 
INS. ՍԻ լ हक 2 թա 3 տո 4 րթ 
VA ա Jes FIR AE, 5 չա. պաա 7 աո 8 աթ 
Դու 1875 16 2: II] ü 9— E 10 一 同体 
和 人 入， 通过 阀 座 和 阀 芯 后 ， 由 右 侧 流 出 ， 它 比 同 公称 尺寸 的 单 
座 阀 能 流 过 更 多 的 介质 ， 流 通 能 力 约 提高 20% - 2596, ठी 
质 作用 在 上 下 阀 芯 上 的 力 可 以 互相 抵消 ， 所 以 不 平衡 力 小 ， 
允许 压 差 大 。 但 因为 上 、 下 阀 芯 不 容易 保证 同时 密封 ， 所 以 
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泄漏 量 大 ; 另外 ， 了 阀门 的 介质 流 路 较为 复杂 ， 在 高 压 差 中 使 
用 时 ， 对 阀 体 的 冲刷 及 汽 蚀 损坏 较 严 重 ; 不 适用 于 高 粘度 介 
质 和 含 纤维 介质 的 调节 。 
双 阀 座 调节 阀 变 正装 为 反 装 是 很 方便 的 ， 只 要 把 阀 尽 倒 
装 ， 阀 杆 与 阀 蕊 的 下 端 连接 ， 上 下 阀 座 位 置 互 换 ， 并 反 装 之 
后 ， 就 可 以 改变 安装 方式 。 

(3) dfi ys րվ 
图 2-66 所 示 为 气动 直通 
XE हि ys Մա. Cum 
Wk. տ. աշ. առո. 
阀 杆 及 填料 等 零件 组 成 。 
A ER Am, हि? 
Բիո HERUM R o H 
I SH EB zÇ वे [s] 
相似 , 但 剛 内 有一 人 同形 
套 简 。 套 简 四 周 有 不 同形 
状 的 开口 ， 根 据 流通 能 力 
大 小 的 要 求 ， 套 简 的 窗口 2 
可 以 为 多 个 、 四 个 、 两 个 ”图 2-66 Հար մայր 
或 一 个 。 利 用 套 简 导 向 ， 
阀 蕊 可 以 在 套 简 中 上 、 下 移动 ， 由 于 这 种 移动 改变 了 套 简 的 
节 流 面积 ， 形 成 了 各 种 流量 特性 ， 并 实现 流量 的 调节 。 

由 于 套 简 调节 阀 采 用 平衡 型 的 阀 芯 结构 ， 阀 蕊 和 套 简 区 
柱 面 导向 ， 因 此 ， 不 平衡 力 小 ， 稳 定性 好 ， 不 易 振 荡 ， 从 而 
























































改善 原 有 阀 芯 容易 损坏 的 现象 。 
图 2-67 所 示 为 角 式 套 简 蒸汽 调节 阀 ， 蒸 汽 压 力 和 流量 





都 是 由 控制 套 简 内 的 闪 蕊 位置 来 决定 ， 信 号 是 从 压力 控制 回 
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ոնյա յո, [Ec fs RS TEES SUI, M Kak. 
减 小 流通 面积 。 控 制 套 简 有 一 排 可 达到 所 需 流量 特性 的 节 流 





孔 ， 当 阀 芯 从 阀 座 上 升 起 时 





， 莹 汽 就 通过 控制 套 简 上 的 节 流 


孔 ， 以 向 下 的 方向 流向 出 口 。 调 节 了 阀 的 出 口 端 设 有 降低 噪声 
的 多 孔 罩 ， 通 过 小 孔 ， 可 降低 噪声 。 
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蒸汽 出 口 


图 2-67 AREZ T I] 
1 一 背 压 喷嘴 ”2 一 阀 座 3— £f A STs 6 一 噴水 間口 











7 一 喷 水 区 8 一 阀 杆 9 一 填料 ”10 一 喷 水 阀 座 ”11 一 内 置 小 管 


这 种 调节 阀 允 许 压 差 范围 
HJ, 就 能 得 色 所 需 前 流 
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大 ， 当 改变 套 简 节 流 孔 形状 
量 特性 ， 如 图 2-68 所 示 。 这 种 阀 的 





闪 座 不 用 螺纹 联接 ， 维 修 方便 ， 加 工 容易 ， 通 用 性 强 。 


(4) 





ազի R 














图 2-69 शत्र CEI Cum 


IK. ճբ. հնչ. BJ. बिक्रम कक छ PUDE LA 


三 个 通道 与 管 相 连 ， 按 其 作用 方式 ， 三 通 调 








տր իվո ի Hmm 


型 (把 一 种 介质 分 成 两 路 ) 、 合 流 型 〈 把 两 路 介质 混合 成 一 


路 ) 。 


(5) 





9) 


图 2-68 不 同 节 流 孔 形状 的 套 简 阀 套 简 


a) 快 开 


b) c) 





b) 线性 ०) 等 百分比 


























b) 


图 2-69  —3833 75 [ix] 


a) 


FAAI Միկ 





合流 内 b) 分 流山 
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图 2-70 Birzs 23 कब Ja 
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Mj. CARE, այբ. ինշ. int, Խո. 


SHE. խլի 


填料 等 零件 组 成 。 图 2-71 Յա Se ատ 
լոռի. BOKEO, ERNER Mi, rm. հիշ. Wë 


及 阀 杆 等 零件 组 成 。 角 
式 套 简 调 节 阀 常用 于 电 
站 的 减 温 减 压 系 统 中 ， 
其 工作 流程 为 : 阀 忌 6 
的 中 心 设 有 一 通 水 管 ， 
连接 阀 盖 7 的 供水 腔 至 
ի): 4 小 面 的 出 水 区 。 
此 水 管 的 上 部 设 有 多 个 
TL. "mmm 
及 编排 方法 均 经 过 严格 
的 计算 ， 喷 水 经 过 节 流 
孔 和 水 管 直 接 流向 阀 体 
HH, aE IRs 6 
նոն Em के [RJ DANSE 
流 面 处 。 喷 水 点 是 在 薰 
汽 流速 最 大 及 产生 潮流 
的 区 域 , 以 达到 水 珠 能 














8270 տխրում րիկ 





























1 一 山体 2A 3— HW 4 


向 套 











5 一 阀 盖 6 一 弾 


7 一 填料 8 


El 


很 快 及 均匀 分 散在 整个 流 路 中 。 因 此 ， 在 阀 的 下 游 压 力 恢 复 


时 ， 水 立即 汽化 而 达到 了 所 需 的 降温 控制 。 


2. AJRAT A 


A JAWY UL ERASERS, CN Shae 
源 ， 直 接 利 用 被 调 介质 的 能 量 来 操纵 调节 机 构 ， 实 现 自动 控 
制 。 自 力 式 调节 阀 可 以 实现 温度 、 压 力 、 流 量 等 参数 的 调 
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蒸汽 出 口 








图 2-71 角 式 套 简 调节 阀 
1 一 背 压 喷嘴 ”2 一 喷 水 进口 3 一 笼 式 消声器 Ak 5 一 套 简 
6 一 内 芯 7 一 阀 盖 8 一 阀 杆 























(1) 自力 式 温度 调节 了 阀 自力 式 温度 调节 立 的 结构 如 
图 2-72 所 示 。 只 要 把 温 包 择 入 到 要 调 温 的 管 路 中 ， 就 可 以 
感受 到 温度 的 变化 ， 控 制 阀门 的 开 度 。 因 为 温 包 中 填充 有 定 
量 的 易 膨 胀 液体 ， 液 体 的 体积 又 和 温度 有 关 ， 可 以 成 为 调节 
阀 的 感 温 元 件 。 利 用 给 定 装置 6 和 调节 旋钮 7 可 改变 填充 有 
膨胀 液 的 温 包 4 的 容积 ， 使 调节 阀 设 定 在 一 个 适当 的 规定 温 
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度 值 。 温 包 内 的 温度 变化 后 ， 液 体 体积 有 了 变化 ， 这 一 变化 
通过 毛细 管 3， 以 压力 
作用 传递 给 活塞 2, 活 
塞 2 作用 于 阀门 的 阀 杆 ， 
温度 高 时 关 小 阀门 ， 温 
RI nl. "cas JE 
用 下 把 阀门 开 大 。 在 这 
种 温 包 装置 中 ， 还 装 有 
压力 计 5， 可 读 出 温 包 
中 膨胀 液 的 压力 。 实 际 
L, 温 包 4、 压 力 计 5、 
给 定 装置 6 及 调节 旋钮 
7， 构 成 了 调节 阀 的 恒温 
器 。 





























E Jj X dl BE s] I 图 2-72 B sila BEL y s] 

经 常用 于 锅炉 的 温度 调 LOW 2-ո उ 628 《一 温 包 
AERA E TETTE 5 一 压力 计 6 一 给 定 装 置 7 一 调节 旋钮 
开 度 之 间 保 持 线 性 的 函数 关系 。 

(2) 自力 式 压力 调节 阀 ”这 种 调节 阀 有 古老 的 重 锤 自 
力 式 压力 调节 阀 和 新 型 的 带 指 挥 器 的 自力 式 压力 调节 阀 两 种 
类 型 。 

1) 重 锤 自力 式 压力 调节 阀 。 这 是 一 种 最 简单 的 调节 方 
法 ， 根 据 作 用 方式 可 分 为 阀 前 压力 调节 和 阀 后 压力 调节 两 
种 ， 如 图 2-73 所 示 。 

当 采 用 阀 后 压力 调节 时 (图 2-73a) ， 信 号 从 阀 后 管道 
内 取得 ， 用 以 保持 阀 后 压力 的 恒定 ， 此 压力 的 大 小 ， 取 决 于 
重 锤 的 重力 ， 也 就 是 说 ,改变 重 锤 的 重力 ， 给 定 值 就 改变 ， 
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当 作用 在 主 阀 膜 片 1 的 庄 力 増大 時 , min ԷՋ», 流通 面 
积 变 小 ， 当 阀 后 压力 作用 在 杠杆 2 的 力矩 等 于 重 锤 作用 在 杠 
杆 的 力矩 时 ， 处 于 平衡 状态 ， 调 节 阀 的 开 度 不 变 。 

当 采 用 阀 前 压力 调节 时 (图 2-73b)， 信 号 来 自 阀 前 管 
路 ， 用 来 保持 阀 前 压力 不 变 ， 当 作用 在 主 阀 膜 片 1 的 信号 压 
力 增 大 时 ， 阀 芯 4 向 下 移动 ， 使 流通 面积 增 大 ， 阀 前 压力 就 
会 下 降 ， 而 阀 前 压力 下 降 时 ， 重 锤 3 所 产生 的 力 使 阀 芯 4 向 
上 移动 ， 叉 使 流通 截面 减 小 ， 直 到 阀 前 压力 增高 到 给 定 值 为 
止 。 






































图 2-73 mr EER HAE 











a) 阀 后 压力 调节 b) 阀 前 压力 调节 
1 一 主 阀 膜 片 2 一 杠杆 3 一 重 锤 4-ին 

















2) 带 指挥 器 的 自力 式 压力 调节 阔 。 图 2-74. 所 示 为 带 指 
挥 器 的 自力 式 压力 调节 闪 ， 采 用 图 2-74a 所 示 的 阔 后 压力 调 
节 时 ， 当 被 调 介质 的 压力 升 高 ， 作 用 在 主 立 膜 片 2 下 面 的 压 
力 就 大 于 上 面 的 压力 ， 阀 芯 9 向 上 移动 ， 使 流通 面积 减 小 ， 
这 样 ， 效 后 压 稍微 下 降 ， 同 时 作用 在 指挥 器 膜 片 3 上 的 压力 
增 大 ， 当 作用 在 指挥 器 膜 片 3 上 的 力 大 于 指挥 器 给 定 弹簧 7 
的 力 时 ， 指 挥 器 膜 片 组 件 6 向 右 移动 ， 挡 板 4 靠近 喷嘴 5， 
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首 挥 器 的 输出 压力 减 小 ， 通 到 主 立 膜 片 2 上 面 的 压力 随 之 降 
P. հիտ 9 继续 向 上 移动 ， 流 通 面积 继续 减 小 ， 被 调 介质 的 
压力 继续 降低 ， 直 到 与 指挥 絮 给 定 弹 自 7 的 力 相 平 衡 为 止 。 
反之 ， 当 被 调 介 质 的 压力 降低 时 ， 作 用 在 指挥 器 腊 片 3 上 的 
压力 减 小 ， 当 这 个 压力 小 于 指挥 器 给 定 弹 簧 7 的 力 时 ， 指 挥 
器 膜 户 组 件 6 向 左 移动 ， 挡 板 4 离开 喷嘴 ， 指 挥 器 的 输出 压 
力 增 大 ， 将 阀 芯 9 打开 ， 阀 后 压力 回升 到 给 定 值 ， 针 形 闪 1 
用 做 调整 放大 倍数 ， 过 滤器 8 能 够 滤 去 介质 中 的 颗粒 杂质 ， 
防止 喷嘴 被 墙 而 失去 作用 。 






































281274 ” 带 指挥 器 的 自力 式 压力 调节 阀 
a) 阀 后 压力 调节 ե) 阀 前 压力 调节 
1 一 针 形 阀 2 一 主 阀 膜 片 、3 一 指挥 器 膜 片 4 一 挡 板 
5 一 喷嘴 ”6 一 指挥 器 膜 片 组 件 7 一 指挥 器 定位 弹簧 
8 一 过 滤器 、9 一 阀 芯 








3) BATE E 2-75 所 示 为 一 种 自力 式 压 差 
արա, CART? 和 具有 双 作 用 的 执行 机 构 5 组 成 ,通过 
正 、 负 信号 接头 3 和 4， 接 受 来 自 孔 板 2 的 压 差 信号 。 这 种 
调节 阀 的 工作 范围 是 可 以 用 调节 螺母 6 加 以 调节 的 ， 因 为 转 
动 调节 螺母 6 可 以 改变 执行 机 构 中 的 弹簧 力 。 
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(3) BJ ում R 种 调节 阀 的 动作 原理 如 图 
2-76 所 示 。 在 阀门 的 管道 中 有 一 个 靶 板 9， 直 接受 到 介质 的 
作用 ， 介 质 对 靶 板 的 作用 力 是 可 以 计算 出 来 的 ， 从 流体 力学 
的 填 算 公式 可以 知道 作用 的 大 小生 板 的 面 税 成 正 比 , IG 
和 体积 流量 的 平方 也 成 正比 ， 即 流量 的 变化 对 作用 力 的 影响 
极 大 

当 靶 板 的 尺寸 确定 后 ， 介 质 对 靶 板 的 作用 力 与 靶 板 及 部 
室 的 几何 形状 、 介 质 的 密度 、 介 质 的 雷诺 数 等 因素 有 关 。 



































图 2-75 BHAI 图 2-76 自力 式 流量 调节 了 阀 
1、8 一 管 法 兰 2 一 孔 板 3、4 一 正 、 的 动作 原理 图 
负 信和 号 接头 “5 一 执行 机 构 1 一 针 阀 2 一 主 阀 膜 片 、3 一 指挥 
6 一 调节 螺母 7 一 阀门 器 膜 片 4 一 挡 板 5 一 喷嘴 
6 一 指挥 器 膜 片 组 件 7 一 指 








挥 器 给 定 弹 簧 ”8 一 过 滤器 
9 一 地板 10 一 際 芯 


当 管 路 中 的 流量 增 大 时 ， 作 用 在 靶 板 9 上 的 力 立 刻 增 

大 ， 通 过 杠杆 传动 指挥 器 膜 上 请 3 上 的 力 大 于 指挥 器 给 定 弹 得 
的 力 ， 使 指挥 器 膜 片 组 件 6 向 右 移 动 ， 挡 板 4 Ce? 

指挥 器 输出 的 压力 减 小 ， 通 到 主 阀 膜 片 2 上 的 压力 随 着 降 
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P. հիճ 10 上 的 流通 截面 减 小 ,流量 也 就 减少 ， 直 到 这 一 
流量 作用 在 靶 板 上 的 力 传 到 指挥 器 内 ， 与 给 定 弹 簧 7 的 力 相 
平衡 为 止 。 当 管 路 流量 减 小 时 ， 作 用 过 程 则 相反 。 


2.10 ER] 





EERE PIER, "Ir, ARR Jede 
路 中 介质 本 映 流动 时 产生 的 力 而 自动 开启 和 关闭 的 ， 属 于 一 
种 自动 阀门 。 止 回 立 的 作用 是 防止 介质 倒流 ， 防 止 泵 及 其 驱 

















止 回 阀 根据 壳 体 及 内 件 材 质 的 不 同 ， 适 用 于 各 种 不 同 介 
质 的 管 路 上 。 止 回 阀 根 据 结 构 不 同 ， 可 分 为 以 下 类 型 。 

1. 旋 启 式 止 回 阀 

Jj Jy IRIE EI ARAO BERE EST Ze R 8 210 DE Pe. HAO 
Pr LE [TIR DE ERIE ԱՎԱ — A E Pñ kak Է| R] իվ 
AO A B AES FI]; 又 有 缩 径 旋 启 式 止 回 阀 与 全 径 旋 
启 式 止 回 阀 之 分 。 单 锥 式 旋 启 式 止 回 阀 的 结构 如 图 2-77 所 
示 , 一 般 用 于 公称 尺寸 DN50 ~ DN500; AME sÑ iE IB 
的 结构 如 图 2-78 所 示 ， 一 般 用 于 公称 尺寸 DN600。 

缩 径 旋 启 式 止 回 阀 的 结构 如 图 2-79 所 示 ， 全 径 旋 启 式 
止 回 阀 的 结构 如 图 2-80 所 示 。 

2. 井 降 式 止 回 山 

JE LE ERE DIET के 55 H3 RE TL Aat V1 IT HE 
րյա, (ՈՎ 2-81 所 示 。 这 种 止 回 阀 只 能 安装 在 水 平 管 路 
上 。 

图 2-82 所 示 为 专用 于 泵 吸入 管 底部 的 升降 式 止 回 阀 ， 
又 叫 底 阅 ， 它 的 功用 是 防止 停 泵 时 介质 倒流 ， 保 持 抽 吸 所 需 
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的 水 柱 。 
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图 2-78 SHEE RLE EI PR 
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81279 缩 径 旋 启 式 止 回 阀 
4 一 凸 面 结构 长 度 8B 一 焊接 端 结构 长 度 
C 一 环 连接 端 结构 长 度 
1 一 中 法 兰 连接 螺栓 2-խպու 3-աՀՌԽխ 4-- EE 
5 一 销 轴 o ma TARE 8 一 支承 筋 或 
支承 腿 ”9 一 法 兰 凸 面 ”10 一 焊接 端 
11 一 环 连接 端 ”12 一 介质 流动 方向 
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81280 SHEA RLE ISTIS 








4 一 凸 面 结构 长 度 “8 一 焊 接 端 结构 长 度 
C 一 环 连接 端 结构 长 度 
1 一 中 法 兰 连接 螺栓 ”2 一 阀 盖 3 一 闪 体 4 
5 一 销 轴 e MI "EAR 8— ER 
րխ ”9 一 法 兰 凸 面 10 一 焊接 端 “11 一 环 连接 端 
12 一 介质 流动 方向 
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图 2-81 "HES իլ իլ 


3. अपण (Hm 














81282 յակ 


近年 来 义 研 制 出 轴 流 式 止 回 阀 的 一 些 新 结构 型 式 。 图 
2-83 Birz मज St rr ՊԱՆ» Է Բ Վ, जे मिश्री Ի ՈԼ BÉ 














[अट A # ER ՄԻՄ PE शी, 
zim. aAA 
FESCUE հլ ին, MART 
程 更 小 , MT Sir 111 
用 ,使 阀门 关闭 迅速 ， 因 此 
更 利于 降低 水 击 压力 。 

图 2-85 和 图 2-86 所 示 
的 是 多 环形 流 道 轴 流 式 止 回 
I, CHAS FONT 
程 ， 因 此 阀门 关闭 更 为 迅 


速 。 














降低 水 击 压力 ， 而 且 流 道 畅通 ， 流 阻 亦 很 小 。 图 2-84 所 示 
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HEFCE EI RR 


733 


















Ա 


























| ան 
ペン ン 






































VVV 
图 2-84 ”弹簧 载荷 环形 图 2-85 多 环形 流 道 轴 流 
式 止 回 阀 (1) 
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图 2-86 ”多 环形 流 道 轴 流 式 止 回 阀 (2) 
阀 座 内 的 销 轴 旋转 的 止 回 阀 ， 如 
安装 在 


只 能 





4. EREE 
Hs EL IRE IRE 
图 2-87 Hrs. VER LE E d 25 
水 平 管道 上 ， 密 封 性 能 较 差 。 
近来 又 开发 一 种 双 板 蝶 形 止 回 阅 
结构 如 图 2-88 所 示 。 丙 半圆 形 蝶 板 用 
销 轴 固定 在 阔 体 中 ， 销 轴 上 有 两 个 捏 


力 弹 簧 ， 把 蝶 板 安装 于 阔 体 密封 面 上 
HAR, H 


SEITE IHEP RE EH 
向 流 効 時 , SE EMI EE A 5] 图 2-87 





构 比 较 简单 ， 但 





BEA LE EI i] 
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शि], RFE IE FURR IE, तिक, ԽՈՒՑ, Ք 
封 可 靠 ， 可 安装 于 水 平 管道 和 牌 直 管道 中 。 
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フン プン ン ン ブン ンク ジン ンク ン ノン グン ン A 














图 2-88 XR Ա) IE [n] fs] 
Ite 2 一 蝶 板 3 一 定位 销 4 一 扫 力 弹簧 5— Behe 
6 一 平板 轴承 7 一 阀 体 轴承 8 一 定位 销 挡 块 。 9 一 定位 销 
挡 块 “10 一 弹簧 轴承 ”11 一 介质 流动 方向 














5. 管 道 式 止 回 山 

管道 式 止 回 阀 是 阀 办 沿 着 简 状 阀 体 轴线 滑动 的 止 回 阀 ， 
如 图 2-89 所 示 。 这 种 止 回 阀 的 体积 较 小 ， 重 量 较 轻 ， 加 工 
工艺 性 好 ， 但 流体 阻力 系数 比 旋 启 式 止 回 阀 略 大 ， 可 安装 于 
水 平 管 路 和 垂直 管 路 中 。 
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6. SREL 

SHEE ERE RRS ATE ER, Tp kt 
的 出 口 ， 以 防止 介质 倒流 及 空 排 作 用 ， 其 结构 型 式 如 图 2-90 
所 示 。 








图 2-89 AE EPR 







dee 
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图 2-90” 空 排 止 回 立 


7. 新 型 缓 闭 式 止 回 阀 

在 某 些 特殊 情况 下 ， 如 管 路 压力 经 常 发 生变 化 ， 或 有 特 
殊 要 求 时 ， 在 旋 启 式 止 回 阀 或 升降 式 止 回 阀 上 设置 缓冲 装 
置 ， 形 成 组 闭 式 止 回 办。 图 2-91a 所 示 是 带 组 闭 装置 的 角 式 
升降 式 止 回 阀 。 这 种 阀 适用 于 介质 倒流 十 分 迅速 的 系统 ， 它 
能 大 大 减 小 水 击 压力 。 图 2-91b 是 一 种 带 绥 闭 副 阀 的 旋 启 式 
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Em. 142-916 是 图 2-91a 中 组 闭 装置 的 放大 图 。 图 2-91d 
是 副 阀 结构 放大 图 。 在 这 种 新 型 缓 闭 止 回 阀 中 ， 主 闪 的 快速 
关闭 相当 于 常规 缓 闭 止 回 阀 的 快 关 阶 段 ， 而 副 阀 的 缓慢 关闭 
则 相当 于 常规 缓 团 止 回 闪 的 慢 关 阶 段 ， 因 此 ， 这 种 止 回 阀 能 
有 效 地 防止 水 击 。 








9) b) c) d) 
图 2-91 新 型 组 闭 式 止 回 阀 
a) 带 缓 闭 装置 的 角 式 止 回 阀 b) 带 缓 闭 副 阀 的 旋 启 式 止 回 阀 
c) 缓 闭 装置 结构 放大 图 մ) 副 阀 结构 放大 图 








8. 隔 膜 式 止 回 山 

隔膜 式 止 回 阀 是 止 回 阀 中 一 种 新 的 结构 型 式 ， 尽 管 它 的 
使 用 受到 温度 和 压力 等 的 限制 ， 但 由 于 防水 击 性 能 好 ， 近 年 
来 发 展 较 快 。 

图 2-92a 是 隔膜 式 止 回 阀 的 结构 型 式 之 一 。 这 种 结构 适 
用 于 各 种 不 同 流量 与 流速 系统 ， 水 击 压力 比 传统 的 旋 启 式 止 
回 阀 小 得 多 。 图 2-92b 是 锥 形 隔 膜 式 止 回 闪 。 这 种 阀门 的 安 
婆 是 对 夹 在 两 管道 法 兰 之 间 。 该 阀 关闭 速度 极为 迅速 。 图 
2-92c 是 环形 编织 隔膜 式 止 回 阅 。 这 种 止 回 闪 采用 了 裙 皱 的 
环 状 橡胶 隔膜 ， 关闭 速度 极 快 ,但 其 使 用 范围 通常 受 压 差 
(Ap <1.0MPa) 和 温度 (1<80%C) 的 限制 。 图 2-92d 是 隔 
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膜 式 止 回 岡 形式 之 二 , ՀԱՐ -Դ YE 
套 ， 当 介质 倒流 时 ， 套 管 的 局 乎 端 财 合 ， 起 到 止 回 的 作用 。 








9) 0) 





0) 
图 2-92 शिजू H R 
a) 隔膜 式 止 回 阀 形 式 之 一 b) ՀՇ परज IE यु 
c) 环形 编织 隔膜 式 止 回 阀 d) 隔膜 式 止 回 阀 形式 之 二 





图 2-93 所 示 的 圆锥 隔膜 式 止 回 阅 ， 其 主要 部 件 是 一 个 
多 了 筷 不 锈 钢 贺 锥 套 和 一 个 橡胶 隔膜 。 这 种 止 回 阀 没 有 人 金属 运 
动 构件 ， 质 量 很 轻 ， 并 且 可 以 水 平 或 垂直 安装 在 管 路 上 ， 其 
至 介质 可 以 竖 直 地 向 上 流动 。 但 是 ， 这 种 止 回 阀 的 工作 温度 
和 工作 压力 受 隔 膜 材 料 的 限制 ， 只 能 用 在 低压 和 温度 低 于 
1500 的 场合 。 

9. 球形 止 回 阀 

球形 止 回 阀 是 阻止 介质 逆流 的 理想 产品 ， 它 主要 由 前 后 
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եյի, ո ԱՐԹՈՒՆ. 12 Էր ան CHE ՑԵՑ: 
橡胶 球 〈 单 球 或 多 球 ) 在 介 原 作用 下 , EERE A Y Ա HH 
线 方向 做 来 回 短 行 程 滚动 ， 以 实现 止 回 阀 的 开启 和 关闭 动 
作 ， 如 图 2-94 所 示 。 








图 2-93 ”圆锥 隔膜 式 止 回 阀 图 2-94 球形 止 回 内 


2.11 AN 


安全 阀 是 设备 、 装 置 和 管道 上 作为 安全 保护 的 装置 ， 以 
防止 设备 、 装 置 和 管道 内 介质 的 压力 超过 规定 的 数值 。 当 设 
备 、 汛 置 和 管道 内 的 工作 压力 超过 规定 数值 时 ， 安 全 阀 便 自 
动 开 启 ， 排 放 多 余 的 介质 ; 当 压 力 恢复 正常 后 ， 安 全 阀 便 自 
行 关 闭 ， 并 阻止 装置 内 的 介质 继续 外 流 。 

由 于 安全 阀 是 一 种 自动 阀门 ， 在 结构 和 性 能 参数 方面 与 
通用 阀门 有 许多 不 同 之 处 ， 有 些 专 用 的 名 词 术语 ， 易 于 混 
消 。 为 了 使 广大 读者 更 清楚 地 了 解 安全 浆 ， 并 能 正确 选用 ， 
以 下 将 一 些 主要 名 词 术语 予以 说 明 。 

1. 安全 阀 名 词 术 语 

1) ZER: 一 种 自动 阀门 ， 它 不 借助 任何 外 力 ， 而 是 
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利用 介 原 本 身 的 力 来 排出 一 額 定数 量 的 流体 , 以 防止 系 銃 内 
压力 超过 预定 的 安全 值 ， 当 压力 恢复 正常 后 ， 阀 门 再 行 关 闭 
并 阻止 介质 继续 流出 。 

2) 直接 载 集 式 安全 阀 : 一 种 直接 用 机 械 载荷 如 重 锤 、 
杠杆 加 重 锤 或 弹 得 来 克服 由 阀 泊 下 介质 压力 所 产生 作用 力 的 
TER 

3) DDE ATEN: 该 安全 阀 借 助 一 个 动力 
辅助 装置 ， 可 以 在 低 于 正常 的 开启 压力 下 开启 ， 即 使 该 辅助 
装置 失灵 ， 此 类 阀门 应 仍 能 满足 标准 要 求 。 

4) 带 补充 载 答 的 安全 阀 : 这 种 安全 阀 在 其 进口 处 压力 
达到 开启 压力 前 始终 保持 有 一 增强 密封 的 附加 力 。 该 附加 力 
(补充 载 答 ) 可 由 外 来 能 源 提供 ， 而 在 安全 阀 达 到 开启 压力 
时 应 可 靠 地 释放 。 其 大 小 应 这 样 设 定 ， 即 假定 该 附加 力 未 释 
放 时 ， 安 全 阀 仍 能 在 进口 压力 不 超过 国家 法 规 规定 的 开局 压 
力 百分数 的 前 提 下 达到 额定 排 量 。 

5) SETAE: 一 种 依靠 从 导 阀 排出 介质 来 驱动 或 
控制 的 安全 阀 。 该 导 阀 本 身 应 是 符合 标准 要 求 的 直接 载 丛 式 
KER 

6) 开启 压力 (整定 压力 ) : KERRIER F 3F 
始 升 起 时 的 进口 压力 ， 在 该 压力 下 ， 开 始 有 可 测量 的 开启 高 
度 ， 介 质 呈 可 由 视觉 或 听觉 感知 的 连续 排出 状态 。 

7) 排放 压力 : 交办 达到 规定 开局 高 度 时 的 进口 压力 。 
排放 压力 的 上 限 须 服从 国家 有 关 标 准 或 规范 的 要 求 。 

8) 超过 压力 : 排放 压力 与 开启 压力 之 差 ， 通常 用 开启 
压力 的 百分数 来 表示 。 

9) 回 座 压力 : HEE RA के का बे, DIE 
度 变 为 零 时 的 进口 压力 。 
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10) 启 闭 压 差 : 开启 压力 与 回 座 压力 之 差 ， 通 常用 开 
局 压力 的 百分数 来 表示 ， 只 有 当 开 局 压力 很 低 时 才 用 
"MPa" 表示 。 

11) FEJ: 安全 阀 出 口 处 压力 。 

12) 额定 排放 压力 : 标准 规定 排放 压力 的 上 限 值 。 

13) 密封 试验 压力 : 进行 密封 试验 的 进口 压力 ， 在 该 
压力 下 测量 通过 关闭 件 密封 面 的 泄漏 率 。 

14) 开局 高 度 : 阀 欠 离开 关闭 位 置 的 实际 升 程 。 

15) 流 道 面积 : 指 阅 进口 端 到 关闭 件 密 封面 间 流 道 的 
最 小 截面 积 ， 用 来 计算 无 任何 阻力 影响 时 的 理论 排 量 。 

16) 流 道 直 径 : 对 应 于 流 道 面积 的 直径 。 

17) FAR: ARRE REESE, 在 基 密封 面 
之 间 形 成 的 圆柱 面 形 或 圆锥 面 形 通道 面积 。 

18) 排放 面积 : 阀门 排放 时 流体 通道 的 最 小 截面 积 ， 
对 于 全 局 式 安 全 阀 ， 排 放 面积 等 于 流 道 面 积 ; 对 于 微 局 式 安 
թիվ, իո ԱՅՆ, 

19) 理论 排 量 : 是 流 道 截面 积 与 安全 阀 流 道 面 积 相等 
的 理想 喷 管 的 计算 排 量 。 

20) 排 量 系 数 : 实际 排 量 与 理论 排 量 的 比值 。 

21) 额定 排 量 系数 : 排 量 系数 与 减低 系数 ( 取 0.9) 的 
乘积 。 

22) 额定 排 量 : 实际 排 量 中 允许 作为 安全 阀 使 用 基准 
的 那 一 部 分 。 

23) 当量 计算 排 量 : 指 压力 、 温 度 、 介 质 性 质 等 条 件 
与 额定 排 量 的 适用 条 件 相同 时 ， 安 全 阀 的 计算 排 量 。 

24) 频 跳 : 安全 阀 阀 狼 迅速 异常 地 来 回 运 动 ， 在 运动 
FF I E in [a] Jo 
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25) BPR: 安全 内 剛 北 迅速 昇 常 地 来 回 返 効 
rp RT BE fob [ER] के o 

2. 安全 阀 的 分 类 

根据 其 结构 特点 ， 或 阀 办 最 大 开启 高 度 和 内 座 直径 之 比 
(770) ， 安 全 阀 一 般 可 分 为 以 下 几 种 : 

1) WHEREIN: 用 杠杆 和 重 锤 来 平衡 阀 办 的 压力 ， 
如 图 2-95 所 示 。 这 种 结构 的 优点 在 于 由 阀 杆 传 来 的 力 基 本 
上 是 不 变 的 。 其 缺点 是 较为 繁重， 关闭 压力 低 。 这 种 结构 只 
能 用 在 固定 设备 上 ， 其 重 锤 的 重量 一 般 不 应 超过 60kg, D 
免 操 作 困 难 。 


B 
Ei 
E 


























图 2-95 


կակ 





重 価 式 安全 内 


2) MERKER: 利用 压缩 弹簧 的 力 来 平衡 闪闪 的 压 
力 并 使 其 密封 的 安全 阀 ， 如 图 2-96 所 示 。 该 结构 的 优点 在 
于 比重 锤 式 安 全 阀 轻 便 ， 灵敏 度 高 ， 安 装 位 置 没有 严格 限 
制 。 其 缺点 是 作用 在 阀 杆 上 的 力 随 弹 千 的 变形 而 产生 变化 。 
同时 ， 当 温度 较 高 时 ， 应 注意 弹簧 的 隔 热 和 散热 。 这 类 安全 


阀 的 弹 得 作用 力 一 般 不 应 超过 2000kg; 过 大 、 过 硬 的 弹簧 
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不 适 于 精确 地 工作 。 
3) 脉冲 式 安全 了 阀 : REZANE R. 












































ve EIER IR EET GE — E, ակար 
动作 ， 这 种 结构 通常 用 于 大 口径 、 大 排 量 及 高 压 系 统 。 脉 冲 
जप Հ իվ 2-97 所 示 , 其 中 图 a HERRI, 图 b s 
阿部 分 。 
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图 2-96 MERZER 
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图 2-97 脉冲 式 安 全 阀 


a) Էրին ե) 辅 阀 部 分 





图 2-98 为 大 直径 给水 管 路 上 用 的 脉冲 式 安全 闪 。 它 也 
是 由 主 阐 和 辅 阀 组 成 ， 辅 阀 为 口径 很 小 的 直接 载 集 式 安全 
I, CSTE SRE, MRE SEA, HEX 
介质 ， 从 而 驱动 或 控制 主 阀 办 开启 ， 大 量 排 放 介 质 。 
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JES, EMRE |է E 


的 公称 尺寸 ， 普 通 的 旋 局 式 或 升 


降 式 止 回 阀 应 尽量 避免 公称 尺寸 过 大 。 为 了 以 最 低 的 流速 使 


止 回 阀 阀 办 全 开 或 适当 的 
开 度 ,在 某 些 使 用 情况 下 ， 
安 装 止 回 内 的 公称 尽 寸 必 
须 比 相应 的 管道 公称 尺寸 
小 一 些 ， 为 清 管 用 所 选择 
的 全 通 径 止 回 阀 除外 。 
图 2-99 为 用 于 石油 、 
天 然 气 井口 装置 的 先导 式 
KERo UH HF 
为 : 导 阀 是 无 流动 调节 式 ， 
能 在 非常 接近 设 定 压力 下 
无 汇源 地 操作 ， 阀 座 密 封 
iE iE ILE WANES 
封 材料 , այ ւէ के EA 
受 背 压 影响 ， 无 需 波 纹 管 ， 
可 在 使 用 中 设 定 开启 压力 ， 
易于 调节 ， 公 称 压 力 可 达 
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图 2-98 jJkuh K m IR] 














69.0MPa, ， 其 设 定 压 力 范围 是 0.1 ~25.0MPa。 


其 工作 原理 是 : 当 系 统 
BNA CREAN 
生 向 下 力 , ՀԷ, 

当 系 统 压力 增加 ， 接 近 
密封 关闭 ， 系 统 压 力 再 稍 有 
WEIDER RAA NO HEE 











压力 低 于 阀门 的 设 定 压力 时 ,， 介 
阀 压 力 室 ， 作 用 在 主 阀 辩 上 ， 产 


设 定 压力 时 ， 导 效 活 塞 提升 而 上 
Hm, FEHMA, RENZ 


o 
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H. HAUEK, ա իի E, ՍԵՀԽԱՒ)ԱՈԹ 
FRET, DRIES 











调节 弹簧 
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上 密封 
下 密封 





导 阀 排 气 口 









































图 2-99 
a) 主 阀 处 于 关闭 状态 b) 主 阔 处 于 部 分 开启 状态 
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先 号 式 安全 内 














c) 主 阀 处 于 全 部 开启 状态 





当 系 统 压力 超 压 ， 主 阀 儿 达到 全 局 。 





























当 系 统 压力 降 至 设 定 压 力 以 下 ， 导 阀 下 密封 关闭 ， 进 一 
步 降 压 至 回 座 压力 时 ， 上 密封 开启 ， 主 阀 压 力 室 压力 恢复 ， 





RAER, 


图 2-100 MRNA RRE चज E Am. MPE RIR 
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关闭 载荷 由 弹 得 提供 ， 其 大 小 是 受到 限制 的 ， 即 使 先导 阀 未 
能 起 作用 ， 主 阔 也 能 在 允许 超 压 的 范围 开启 。 其 缺点 是 主 阀 
的 密封 性 不 如 无 限 载 荷 式 好 。 

图 2-101 BIR MIRE IEEE, MTF FIA 
上 的 关闭 载荷 由 工作 介质 压力 提供 ， 其 大 小 是 未 予 限制 的 。 
在 先导 阀 动 作 而 对 主 阀 驱动 活塞 加 载 之 前 ， 主 阀 不 能 开启 。 
其 优点 是 主 阀 密封 性 好 。 
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图 2-100 有 限 载荷 式 先 导 图 2-101 无 限 载荷 式 先 
REER SE ER 











4) 微 启 式 安 全 阀 : 阀 泊 的 开启 高 度 为 阀 座 通 径 的 1/20 
~1/40， 即 安全 阀 的 阀 欠 开启 高 度 很 小 ， 适 用 于 液体 介质 和 
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可 压缩 的 ， 少 量 排出 即 可 使 
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大 的 场合 。 由 于 液体 
压力 下 降 。 如 图 2-96、 图 2-98 所 
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排 量 
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) 改进 后 结构 
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] 2-102 
a) 改进 前 结构 
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ՂԱԴ RTD, հրո Sl SERES BE, Mais 
HER Ok. hikritt o 
但 两 个 调节 环 的 位 置 很 难 调整 ， 必 须 十 分 认真 调整 才能 达到 
要 求 。 这 对 初次 使 用 者 带 来 很 多 困难 。 因 此 ， 又 开发 了 一 种 
被 简化 了 的 结构 ， 如 图 2-102b 所 示 ， 这 种 结构 调整 较为 方 
便 ， 但 灵敏 度 要 稍 受 影响 ， 对 用 于 一 般 的 蒸汽 锅炉 和 蒸汽 管 
路 上 的 影响 不 大 。 

6) 全 封闭 式 安全 阀 : 如 图 2-96 所 示 ， 安 全 阀 开 启 排 放 
时 ， 介 质 不 会 向 外 界 泄漏 ， 而 全 部 通过 排泄 管 排放 掉 。 这 种 
结构 适用 于 易 燃 、 易 爆 ， 有毒 介质 。 

7) ZHARAR: 如 图 2-95 एज, कक धज HEET, 
介质 一 部 分 通过 排泄 管 排放 ,而 男 一 部 分 从 阀 盖 与 阀 杆 的 配合 处 
向 外 泄漏 。 这 种 结构 适用 于 一 般 的 蒸汽 和 对 环境 无 污染 的 介质 。 

8) HOE: 如 图 2-103 MR. RII HE 
F, MESSIA hK, AHRR EHEC APERE 
用 于 对 环境 污染 无 要 求 的 场合 。 























图 2-103 CT SX Ze IR] 


149 


此 外 ， 从 安全 阀 的 外 部 结构 上 还 可 以 分 为 有 扳手 和 无 
JUPE: 有 散热 片 和 无 散热 片 安全 阀 ; 有 波纹 管 和 无 波 
CES IL AWF 
的 安全 阀 在 紧急 情况 下 ， 可 





DAH A TEE; 
nam 


300*C 以 上 的 场合 ; 





有 散热 片 的 
介质 温度 在 
波纹 


管 的 安全 阀 适 用 于 介质 腐蚀 
严重 或 背 压 波动 较 大 的 场合 。 

9) AE: 如 图 
2-104 所 示 ， 其 主要 用 于 液化 























tim, m 
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10) जव काफर: 如 图 2-105 所 示 , आश काप md nt dh 
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图 2-105 
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NEIE हि की EH क्र 7 12241889 के, ԷՐԱ) 
局 以 前 ， 保 持 着 数 倍 于 升 起 力 的 压 紧 力 ， 密 封 可 靠 。 导 阀 提 
供 了 准确 的 压力 保护 ， 启 财 压 差 可 以 由 导 阀 加 以 调节 。 不 受 
FEMIN, EERIE, EEEE ARIE, WET 
排 量 。 阀 体 和 密封 材料 可 根据 介质 温度 选择 不 同 材 料 。 

重力 呼吸 阀 采 用 了 双 道 软 密封 结构 (海绵 橡胶 垫 和 0 
形 密封 圈 ) 提供 了 可 靠 的 低压 密封 ,减少 了 物料 损失 或 污 
A BATRA, RR, ESRD, RBM, TY 
hh, OTE, MONTES BSL, ոո. LE 
温度 的 不 同 进行 选择 。 

特性 : 呼 阀 进 口 法 兰 与 吸 阀 出 口 法 兰 相 连接 组 成 呼吸 
հ). Eq 2-105 中 左上 部 虚线 框 内 为 现场 测试 器 件 〈 可 在 操作 
情况 下 检测 调整 整定 压力 ) 或 回流 防止 器 〈 避 免 在 进口 压 
力 低 于 出 口 压力 时 形成 的 回流 ) 。 

由 于 安全 阀 是 保证 系统 或 设备 安全 正常 运转 的 重要 配 
件 ， 所 以 ， 从 事 阀 门 销售 及 采购 的 人 员 必 须 对 各 类 安全 国有 
清楚 的 了 解 ; 特别 是 采购 人 员 更 应 注意 以 下 几 个 方面 : 

中 安全 阀 是 否 有 足够 的 灵活 性 ， 当 介质 压力 达到 开启 压 
力 时 ， 阀 门 应 无 阻碍 地 开局 。 

@ 在 规定 的 排放 压力 下 ， 安 全 净 阀 办 应 能 全 开 ， 并 能 够 
排放 出 额定 的 排 基 。 

(3) 当 介质 工作 压力 下 降 至 关闭 压力 时 ， 安 全 阀 能 及 时 关 
闭 ， 并 且 ， 能 在 关闭 状态 下 保证 密封 性 能 。 
















































































(9 安全 阀 在 使 用 周期 内 ， 应 能 保证 党 体 强 度 、 密 封 性 能 
及 安全 可 靠 。 


弹簧 安全 阀 所 配 弹簧 的 工作 压力 范围 是 否 与 所 需 的 压 








757 


2.12 REN 





减 压 阀 是 通过 启 闭 件 的 节 流 和 调节 ， 将 介质 压力 降低 ， 
并 通过 阀 后 介质 压力 的 直接 作用 ， 使 阀 后 的 压力 自动 满足 预 
定 的 要 求 。 

减 压 阀 也 是 一 种 自动 阀门 ， 在 结构 和 性 能 参数 方面 与 通 
用 阀门 有 许多 不 同 之 处 ， 有 些 专 用 的 名 词 术 语 ， 吻 于 混淆 。 
为 了 使 广大 读者 更 清楚 地 了 解 减 压 阀 ， 并 能 正确 选用 ， 现 将 
减 压 阀 的 主要 名 词 术 语 予 以 说 明 。 

1. 减 压 阀 名 词 术语 

1) EBENE: 利用 出 口 压力 变化 ， 直 接 控制 
阀 兴 运动 的 减 压 阀 。 

2) SAE: 由 主 阀 和 导 阀 组 成 ， 出 口 压力 的 变 
化 通过 放大 控制 主 阀 动作 的 减 压 阀 。 

3) 薄膜 式 减 压 阀 : 采用 膜 片 作 敏 感 元 件 来 带动 阀 办 运 
动 的 减 压 阀 。 

4) 活塞 式 减 压 阀 : 采用 活塞 作 敏感 元 件 来 带动 阀 匆 运 
动 的 减 压 阀 。 

5) 波纹 管 式 减 压 阀 : 采用 波纹 管 作 敏感 元 件 来 带动 阀 
办 运动 的 减 压 阀 。 




















6) 静 恋 密封 : 出口 流量 方 室 討 , WERKERS. 
7) 动态 密封 : 出 口 介质 截止 断 流 时 ， 减 压 阀 的 密封 状 
态 。 


8) 调 压 特性 : 进口 压力 一 定 ， 连 续 调节 出 口 压力 时 ， 
减 压 阀 的 卡 阻 和 振动 现象 
9) 压力 特性 : 稳定 流动 状态 下 ， 出 口 流量 一 定 ， 进 品 
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压力 改变 时 ， 出 口 压力 与 进口 压力 的 函数 关系 。 

10) 流量 特性 : 稳定 流动 状态 下 ， 进 口 压力 不 变 ， 出 
口 压力 与 流量 的 函数 关系 。 

11) 最 大 流量 : 在 给 定 的 出 口 压力 下 ， 其 偏差 在 规定 
范围 内 所 能 达到 的 流量 上 限 。 

12) 压力 特性 偏差 值 : 出 口 流 量 一 定 ， 进 口 压力 变化 
时 ， 出 口 压力 的 变化 值 。 

通常 减 压 阀 的 阀 后 压力 թ, 应 小 于 阀 前 压力 的 1/2， 即 p, 














<0. 5915 
减 压 阀 的 应 用 范围 较 广 泛 ， 在 蒸汽 、 压 缩 空 气 、 工 业 用 





气 、 水 、 油 和 许多 其 他 液体 介质 的 设备 和 管 路 上 均 可 使 用 。 
介质 流 经 减 压 闪 出 口 处 的 量 ， 一 般 用 质量 流量 qu (kg/s) 或 
体积 流量 q, (m° /s) 表示 

2. 减 压 阀 的 种 类 

减 压 阀 的 种 类 很 多 ， 但 大 致 可 分 为 直接 作用 式 (自力 
式 ) 和 间接 作用 式 〈 它 力 式 ) 两 大 类 。 直 接 作 用 式 减 压 阀 ， 
即 利 用 介质 本 身 的 能 量 来 控制 所 需 的 压力 。 间 接 作用 式 减 压 
阀 ， 即 利用 外 界 的 动力 ， 如 气压 、 液 压 或 电气 等 来 控制 所 需 
的 压力 。 这 两 类 相 比 ， 前 者 结构 比较 简单 ， 后 者 精度 较 高 。 
目前 ,我 国 大 量 生 产 和 使 用 的 都 是 直接 作用 式 减 压 阅 。 根 据 
减 压 阀 的 结构 还 可 分 为 : 

1) AEGAN: 它 是 通过 活塞 来 平衡 压力 ， 带 动 立 
办 运动 。 如 图 2-106 所 示 。 

这 类 减 压 阀 体 积 小 ,活塞 所 允许 的 行程 较 大 ,但 由 于 活 
塞 在 和 饶 体 中 摩擦 较 大 ， 因 此 灵敏 度 比 薄膜 式 减 压 阀 低 。 另 
外 ， 其 制造 工艺 要 求 严 格 ， 特 别 是 活塞 、 aE, HUK. B 
阀 等 零件 ， 由 于 用 在 芋 汽 减 压 阀 上 ， 这 些 零 件 受 热 后 的 膨胀 
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图 2-106 15 SERRE DR 








间隙 不 易 控 制 ， 易 产生 卡 住 或 漏 汽 现象 ， 更 影响 它 的 灵敏 
度 。 尽 管 如 此 ， 这 种 结构 的 减 压 阀 仍 使 用 很 广 ， 特 别 是 当 介 
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质 温 度 较 高 时 ， 薄 膜 式 减 压 阀 由 于 耐 高 温 的 薄膜 材料 难以 解 
決 , PRESEN IEE; 对 于 水 、 空 气 等 介质 也 可 选 
用 。 

2) 薄膜 式 减 压 阀 : 采用 薄膜 作 敏 感 元 件 来 带动 阀 准 运 
zg rm. Anf] 2-107 所 示 。 

薄膜 式 减 压 阀 的 敏感 度 较 高 ， 因 为 它 没 有 活塞 的 摩擦 
力 。 与 活塞 式 减 压 阀 相 比 ， 注 膜 的 行程 比较 小 ， 且 容易 损 
प्र; 一 般 薄 膜 用 橡胶 制造 ， 因 此 使 用 温度 受到 限制 。 当 使 用 
温度 和 压力 较 高 时 ， 薄 膜 就 需 用 铜 或 不 锈 钢 制 造 。 所 以 ， 薄 
膜 式 减 压 阀 在 水 、 空 气 等 温度 与 压力 不 高 的 条 件 下 使 用 较为 
普遍 。 

3) EOE: 依靠 阀 后 介质 进入 气 包 内 的 压力 来 
平衡 压力 的 减 压 阀 ， 如 图 2-108 所 示 。 气 包 式 减 压 阀 一 般 用 
于 常温 空气 管道 。 其 结构 比较 简单 ， 与 薄膜 式 减 压 阀 有 相同 
的 特点 ， 灵 人 敏 度 较 好 。 但 是 ， 由 于 充气 闪 和 其 他 连接 部 件 在 
长 期 使 用 过 程 中 难免 有 泄漏 现象 ， 这 就 直接 影响 阀 后 压力 ， 
使 其 难于 保持 稳定 。 

以 上 的 分 类 方法 是 根据 减 压 阀 的 结构 来 分 的 。 如 果 按 减 
压 阀 的 阀 座 形式 来 分 ， 又 可 分 为 单 阀 座 式 减 压 阀 和 双 阀 座 式 
减 压 阀 两 种 。 双 阀 座 式 减 压 阀 的 结构 如 图 2-109 所 示 。 它 一 
方面 可 使 作用 在 上 、 下 阀 座 上 的 力 大 部 分 相互 平衡 而 抵消 ， 
减 小 作用 在 阀 杆 上 的 合力 ; 另 一 方面 还 可 以 得 到 较 大 的 通道 
面积 ， 同 时 能 减 小 整个 阀门 的 体积 。 但 双 阀 座 减 压 阀 的 阀 座 
工艺 性 不 好 ， 双 阀 座 的 加 工 和 研磨 比较 困难 ; 装配 尺寸 链 应 
很 好 控制 ， 才 能 保证 装配 精度 ， 使 减 压 阀 在 工作 时 正常 稳 
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2.13 AAKA 


RVK REP Ea], HT ARIA. «ն 
输送 管线 和 蒸汽 使 用 装置 上 ， 把 蒸汽 做 功 后 产生 的 凝结 水 从 
装置 中 迅速 排出 ， 并 阻止 新 鲜 蒸 汽 泄漏 ， 并 使 装置 的 效率 保 
寺 在 最 佳 状态 。 

由 于 藻 汽 玲 水 阀 是 一 种 自动 阀门 ， 在 结构 和 性 能 参数 方 
面 与 通用 阀门 有 许多 不 同 之 处 ， 有 些 专用 的 名 词 术 语 ， 易 于 
混淆 ， 为 了 使 广大 读者 更 清楚 地 了 解散 汽 琉 水 阅 ， 并 能 正确 
地 选用 ， 以 下 将 一 些 主要 名 词 术语 予以 说 明 。 

1. RAKAA ARA 

1) HRE AK: 2 70 MIR ch ZR TR 
HKR o 

2) ՖԱ Ա er km, HE SE 2E 69 3] 85 28 
AKA o 

3) AJR: H # 25 gk S ER S 
TRUCK HR] s 

4) 最 高 允许 压力 : 在 徐 定 温度 下 , KAAK R k fE 
够 持久 承受 的 最 高 压力 。 

5) 最 高 工作 压力 : TEESE FD, ZETOBUK RH 
口 端的 最 高 压力 ， 由 制造 三 给 定 。 

6) THEE: 在 工作 条件 下 , 
力 。 

7) BEX: 工作 背 压 与 工作 压力 的 百分比 。 

8) 最 高 允许 温度 : 在 公定 圧力 下 , 蒸 汽 中 水際 売 体 能 
够 持久 承受 的 最 高 温度 。 
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9) 过 冷 度 : 凝结 水 温度 与 相应 压力 下 饱和 温度 之 差 的 
绝对 值 。 

10) 冷凝 结 水 排 量 : 在 给 定 压 差 和 20°C ARTE P, ZR 
跡 水 内 一 小 時 内 能 排出 北 符 水 的 最大 重量 。 

11) 热 凝 结 水 排 量 : 在 人 第 定圧 差 和 温度 下 , 7 ԱՆԷ 
阀 一 小 时 内 能 排出 凝结 水 的 最 大 重量 。 

12) 漏 汽 量 : 単位 時 同 内 蒸 泡 跡 水際 漏出 新鮮 蒸 汽 的 











հր 


13) 无 负荷 漏 汽 量 : 26 VO 2k R BU Ab F 76 2 10 की ZR TA 
条件 下 的 漏 汽 量 。 
14) 有 催 荷 漏 汽 量 : SETI Ւ, 786 B8 3 D 











IN 


里 o 
15) 无 负 蓓 漏 汽 率 : 无 负 和 茶汤 汽 量 与 相应 压力 下 最 大 
热 凝 结 水 排 量 的 百分比 。 

16) ARERR: 有 负荷 漏 汽 量 与 试验 时 间 内 实际 
热 凝 结 水 排 量 的 百分比 。 

17) AWR: 试验 时 间 内 的 实际 热 凝结 水 排 量 与 试验 
压力 下 最 大 热 凝结 水 排 量 的 百分比 。 

2. 蒸汽 疏水 阀 的 分 类 

GORE PIF HR, 但 不 考虑 其 具体 结 
构 ， 可 分 为 以 几 下 类 : 

(1) HL जीप ”由 凝结 水 液 位 变化 驱动 启 闭 
件 ， 使 其 完成 阻 汽 排水 动作 。 

1) ՄՈՐԹԵԼՈՒ ՆՈՒԱ: 由 壳 体 内 凝结 水 的 液 位 变 
化 导致 启 闭 件 (自由 浮 球 ) 的 开关 动作 ， 如 图 2-110 所 示 。 
自由 浮 球 式 蒸 汽 玻 水 闪 能 够 排 饱 和 水 ， 且 能 连续 排放 凝结 
水 。 该 阀 的 结构 最 简单 ， 能 使 三 汽 使 用 装置 不 沾 留 许 结 水 ， 
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从 而 提高 装置 的 效率 ， 并 能 保持 一 定 温度 ， 且 动作 平稳 ， 品 
声 小 。 

2) HARFA WK 
शि: 由 壳 体 内 凝结 水 的 液体 
变化 导致 启 闭 件 (杠杆 浮 球 ) 
的 开关 动作 。 浮 球 的 动作 借 
DCF RAE, MITA A 
阀 座 孔 ， 如 图 2-111 所 示 。 

由 于 杠杆 机 构 会 因为 磨 
损 或 冲击 而 变形 ， 阀 办 着 阀 
座 时 会 错位 或 受阻 。 对 此 ， 
虽然 杠杆 机 构 经 多 年 改进 ， 
但 一 直 没 有 完全 解决 这 一 问 
EN. 然而， 杠杆 机 构 的 特点 
是 可 以 扩大 党 力 ， 因此， 可 图 2-110 բկ թակ խո Մեա 
以 用 于 超大 排 量 的 场合 。 LR 2 一 双 金 属 片 3 一 浮 球 
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图 2-111 गरीजी र 
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3) 自由 半 浮 球 式 蒸 汽 疲 水 岡 : 自由 半 浮 球 式 蒸 汽 跡 水 
阀 如 图 2-112 所 示 。 是 采用 能 自由 活动 的 半球 形 浮 子 (自由 
半 浮 球 ) ， 浮 子 本 身 具有 阀 斩 的 机 能 ， 是 没有 绞 链 、 杠 杆 及 
连 杆 机 构 即 能 开 闭 阀 口 的 结构 ， 也 是 结构 最 简单 的 藻 汽 玖 水 
ER 




















图 2-112 6 








不 像 圆 简 状 敞 口 向 下 浮子 ， 由 于 旋 合 不 牢 ， 会 产生 晃动 
故障 ， 这 种 自由 半 泽 球 动作 稳定 ， 因 杠杆 磨损 和 变形 引起 的 
AR जी, PORRARTUBCKE], HH chereng 
快 投入 动作 ， 它 具有 双 金 属 式 的 自动 启 闭 机 构 (自动 排 空 
"Om. ， 其 排 空气 能 力 优 于 其 他 敞 口 向 下 浮子 式 蒸汽 玻 水 阀 
的 数 倍 。 

4) बण कर्यात रवि: 敵 口 向 下 浮子 式 蒸 汽 
HORE THAI F, HP उ फु k By FF 
局 闭 件 的 开关 动作 。 在 浮子 上 部 开 了 一 个 排 气 口 ， 如 图 2- 
113 所 示 。 

















162 


SFG: 不 像 敞 口 向 上 浮子 式 那样 ， 
在 每 次 设备 开始 起 动 时 要 特意 打开 手动 空气 排放 内。 而 且 ， 
HEI PET AFG FIERA BR Be FE VES 
上 ， 而 是 采用 杠杆 机 构 以 扩大 浮力 。 

5) HEI ETSI: MEI EY TAFE 
HK իվ ती | ही जी AR YA 
HIN, Fe h F TPH 
结 水 的 液 位 变化 导致 启 
闭 件 的 开关 动作 ， 如 图 
2-114 所 示 。 

XM RHE zk IRI ZE 
用 汽 设备 每 次 起 动 时 ， 
需要 手动 排放 空气 ， 非 
常 繁 琐 ， 这 是 其 缺点 
另 一 方面 ， 开 阀 时 浮子 
并 不 是 完全 空 的 ， 处 于 
闭 阀 位 置 时 ， 在 浮子 底 
թրք KW A, R 
水 管 可 保持 水 封 状态 
所 以 ， 它 的 优点 是 蒸汽 
HR Do Gah" 
AE RD աշտ գոր FIP ԿԵՑ 
տոն (rh RR] AS CH In] 

上 浮子 式 ) QXUBREDKISBUTER n] ACT TET RUE. 

(2) ՋՐ աի H AEK BEC 
闭 件 ， 使 其 完成 阻 汽 排水 动作 。 

1) KAERRA: ԽՈՀԵՐ ՆՈՒԱ TEE 
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形 管 容器 内 ， 也 就 是 在 波纹 管内 封 人 沸点 低 、 易 挥发 的 液体 
作为 感 温 元 件 。 在 波纹 管 上 固定 着 阀 欠 ， 随 着 温度 变化 ， 波 
DEE HA MG MIBK, Wk 2-115 所 示 。 











KI 2-114 KO m ETE TAK 


TERESI, FASO ERI ERS, 所 以 
初期 空气 和 低温 凝结 水 能 迅速 排出 ， 可 以 在 最 短 的 时 间 内 完 
成 设备 的 预 热 起 动 。 且 该 阀 在 运行 中 不 会 发 生气 墙 。 因 此 ， 
SEGRE HIDE HES HERES, IFA 
不 会 冻 裂 。 


然而 ， 由 于 这 种 型 式 是 根据 凝结 水 和 蒜 汽 温度 而 局 闭 
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的 , Hime թնի AREK, ԷԼ ի ԱՀ, 因 此 , H 
限于 用 在 伴 线 和 一 部 分 采暖 设备 上 以 及 加 热 温度 可 以 低 于 
100° 的 特殊 用 途上 。 

2) թույ «Մ ՈՒԽ: < hz YO zk FER JJ 
式 ， 由 凝结 水 的 压力 
与 可 变形 元 件 内 挥发 
性 液体 的 蒸 流 圧力 を 
间 的 不 平衡 来 驱动 启 
闭 件 的 开关 动作 ， 如 
图 2-116 所 示 。 

在 设备 开始 起 动 
DI. SR FER zk R 
处 于 最 大 开启 状态 ， 
能 迅速 排除 空气 和 低 
IR BE HI, Աշ ի 
用 设备 在 最 短 的 时 间 




















内 完成 预 热 起 动 ， 不 レ SSH 
会 产生 气 堵 。 这 种 型 BE 
men Nä Re 








气 性 能 优异 。 该 阀 是 
西 德 Gestra 公司 20 |է 
纪 80 年 代 中 期 研制 的 产品 ， 其 结构 紧凑 ,体积 小 ， 重 量 轻 ， 
阻 汽 排水 性 能 优良 。 但 膜 盒 的 制造 工艺 较为 复杂 ， 需 用 专门 
的 设备 。 

3) MEH GEEK: RI SN zi CK R] Ze: 
由 凝结 水 的 温度 变化 ， 双 金属 片 变形 驱动 启 闭 件 的 开关 动 
作 ， 如 图 2-117 所 示 。 


图 2-115 KARR खो I 





























图 2-117 տտ 











शिजत UBIDK RJ 





165 


166 


WAR, աշե FUSE SCR ZR unu k ՑԱՒԻ, A 
[RJ ESEZ HT RS XO REEF] e E | oU Eo AS E A 
AERIS जाउन Է, MAER rule W ké 
ԽԵ) AK ahi SS BERE Է, աի ԻՄԱ թյա ից 
力 的 观点 看 有 些 浪费 ， 闭 阀 状 态 也 不 能 确实 闭 止 。 但 是 ， 这 
ITAA, DEAR, RIMES AEN IAA 















































現象 。 
(3) 執 効力 型 蒸 汽 跡 水 岡 ”由 凝结 水 动态 特性 变化 驱 
动 启 闭 件 ， 使 其 完成 阻 汽 排 水 动作 。 


1) DA ՀՆԻ वि: 由 进口 和 压力 室 之 间 的 压 差 变 
化 而 导致 局 财 件 的 开关 动作 。 这 种 蒸汽 下 水 阀 结构 最 简单 ， 
其 动作 部 件 只 是 一 个 圆 盘 阀 片 ， 如 图 2-118 所 示 。 


र र 
Ո թ-ի N 
S CT in 


ER ME 











212-118 MARZ T km 





HEARR ԿՈՆԻ JBI ASIE: 结构 简单 ， 故 障 比较 少 
体积 小 ,重量 轻 ; 温度 及 压力 的 使 用 范围 广 ， 不 必 按 使 用 条 











76Z 


件 进 行 调整 ; 可 以 安装 在 任意 方向 ， 配 管 上 安 闭 使 用 容易 ; 
n HT SE AZ. 
Էտ, H ये हि A 
XR EK IR art 
繁 ， 有 时 会 出 现 空 打 
现象 ， 会 造成 很 大 的 
蒸汽 损失 ; 动作 过 多 
RE JI ER i Fr RUE s] के 
的 磨 損 , शि Bü zk իվ 
的 寿命 。 普 通 圆 盘 式 
蒸 汽 跳 水際 的 一 全 最 








大 的 缺点 ， 就 是 容易 | 
की 
生气 墙 。 हा 


2) Baba | d 
N Ls 
KA: 由 进口 和 压力 ա: 


sagte ZZ LC 








导致 启 闭 件 的 开关 动 
作 。 这 种 型 式 的 蒸汽 图 2-119 Bots ZR ZI 
Pk "mem RTE, ԱԱՀ 








2-119 所 示 。 

12252 rk विध d ՆԻ, Փոր, DIRE 
空气 气 堵 。 但 是 ， 它 的 缺点 是 经 常 漏 汽 ， 由 于 是 精密 零件 组 
峰 而 成 ， 稍 有 杂质 就 能 引起 故障 。 

3) कछ जती रज त्र KIN: AKE जच ZR TRUCK II 
是 由 节 流 孔 控制 凝结 水 的 排放 量 ， 并 使 热 凝 结 水 汽化 ， 而 减 
少 蒸 汽 的 流出 , ԿԱՊ 2-120 所 示 。 使 用 这 种 阀 凝 结 水 量 须 经 
详细 计算 。 














Ae, 








պ 











168 








812-120 2E E BUE LG KIN 


3. ԱԱՀ ԵՆ ԱՆԻ BJ BJ =E ԹԹՈՒ k 32 
各 衝 蒸 汽 貴 水 剛 的 主要 特 征 見 表 2-1。 
表 2-1 ճրա ԱԱ के 























型 x oA Wb A 
HE 空气 能 ， 体积 
unt ` 动作 准确 、 排 放量 大 、 不 江 1 e 
浮子 式 漏 蒸 汽 、 抗 水 吉 能 , Zo HJ H » WIN 
+= NZL 、 ~ j x 
19 蒸汽 、 抗 水 击 能 力 强 iB ia हक REE 
poar |, ARR, արող — 
թու | पनाह, 排 量 | 体积 大 ， 有 浆 结 的 可 能 
机 | ՐՂ |, 搞 水 击 能 力 强 
bit 体积 म の 
h 排 量 大 ， 排 除 空气 性 能 良 RER 
杠杆 浮 球 式 | 好 ， 能 连续 〈 按 比例 动作 ) | BT 
D ER 損失 , री 


排除 凝结 水 


HÉA 

















自由 浮 球 式 














排 量 大 ， 排 空气 性 能 好 ， 能 
连续 ( 按 比例 动作 ) HEURE 
结 水 ， 体 积 小 ， 结 构 简单 ， 浮 
ताकि ऋ प 





抗 水 市 能力 比較 差 , शॉ. 
水 阀 内 蒸汽 有 热 损失 ， 排 
除 凝 结 水 时 有 蒸汽 卷 人 





ն 点 
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( 续 ) 


H d 





静 
EN 


不 
ի 


排 量 大 ， 排 空气 性 能 良好 ， 
WR, PAK, 可 控 
凝结 水 温度 ， 体 积 小 


反应 迟钝 ， 不 能 适应 负 
荷 的 突 変 及 蒸 汽 庄 力 的 変 
化 ,不 能 用 于 过 热 蒸汽 ， 
抗 水 击 能 力 差 չ Հ 用 于 
低压 的 场合 











彫 板 双 
金属 式 








不 
Mi 
水 
热 


排 量 大 ， 排 空气 性 能 良好 
会 冻结 ， 不 泄漏 蒸汽 ， 动 作 
声 小 , TRIERER, Hi 
击 能 力 强 可 利用 凝结 水 的 显 














很 难 适应 负荷 的 急剧 变 


大 的 场合 ， 在 使 用 中 双人 金 
属 的 特性 有 变化 

















PRIE 
温 调式 


38] 





Ti 


小 ， 


好 








凝结 水 显 热 利 用 好 ， 节 省 蒸 
,不 泄漏 蒸汽 ,动作 噪声 
随 蒸汽 压力 变化 应 变性 能 








不 适用 于 大 排 量 





孔 板式 


É 
热 


能 良好 ， 不 易 冻 结 ， 


体积 小 ， 重 量 轻 ， 排 空气 性 








不 适用 于 大 排 量 ， 汇 漏 











可 用 于 过 


蒸汽 


RA, 易 有 故障 ， 背 压 容 
许 度 低 〈 背 压 限 制 在 
30% ) 











DENSAN 





轻 


用 














结构 简单 ， 体 积 小 ， 重 量 
不 易 冻 结 ， 维 修 简单 ， 可 
于 过 热 蒸汽 ， 安装 角度 自 
可 排 饱和 


կոկ 
प] 


























， 抗 水 击 能 力 强 。 


温度 的 凝结 水 





空气 流入 后 不 能 动作 ， 
空气 气 堵 多 ， 动 作 噪 声 
K, FERWER ( 背 圧 
限制 在 50%) 不能 在 低 
压 (0.03MPa 以下 ) 使 
用 ， 阀 片 有 空 打 现象 
FEU HR, FE 
有 泄漏 ， 不 适用 于 大 排 量 



































E 
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4. ՀԱՆԱ ग IN E] 30 E 

EFRON, WHER FE UE FER FPP की B 
用 条 件 选 择 最 适用 的 型 式 。 为 此 ， 必 须 正 确 掌握 蒸汽 使 用 装 
置 的 特性 和 使 用 条 件 。 在 确定 蒸汽 下 水 阀 的 型 式 时 ， 必 须 详 
细 了 解 下 列 项 目 ， 才 能 选择 出 符合 使 用 要 求 的 蒸汽 蚊 水 
IER 

1) Հաղ HE i zk a की EA कर 7९ 112 T AF 
性 。 

2) 蒸汽 条 件 : 圧力 、 温度, HIE HIE, 

3) FER: 向 大 气 排放 或 回收 凝结 水 EEES 
少 )。 

4) 阀 体 材料 。 

5) 连接 形式 。 

6) 安全 率 。 

7) 其 他 : 凝结 水 的 腐 刨 性， 产生 水 击 的 可 能 性 ， 是 否 
会 产生 冻结 ， 对 噪声 及 环境 污染 有 无 明确 要 求 ， 维 修 、 检 查 
的 难 易 程度 等 等 。 

















At 





Tr 











2.14 FA 








管 夹 阀 的 特征 是 在 阀 内 设 有 一 个 天 然 的 或 人 造 的 橡胶 制 
成 的 加 强 套 。 通 过 压 紧 或 压 平 加 强 套 ， 以 实现 关闭 阀门 ， 切 
断 流 体 。 图 2-121 所 示 是 由 压缩 空气 操作 的 管 夹 阀 。 图 2- 
122 是 手 轮 操 作 的 管 夹 阀 。 
虽然 制作 加 强 套 的 橡胶 材料 限制 了 管 夹 阅 的 工作 温 
度 和 工作 压力 ， 但 管 夹 阀 还 是 具有 广泛 的 用 途 。 由 于 操纵 
机 构 完全 与 工作 介质 隔离 ， 又 是 全 通道 的 无 阻挡 流动 ， 
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所 以 , 管 夹 阀 非常 适合 于 泥浆 、 含 有 大 量 悬 浮 物 的 液体 和 


呈 粉 侍 状 的 国体 介质 ， 还 可 以 用 于 腐蚀 性 介质 。 如 用 恰当 
的 材料 制 成 加 强 套 , 管 夹 阀 还 可 适用 于 食品 和 医药 行 

















图 2-121 由 压缩 空气 操作 的 管 夹 阀 


关闭 状态 


图 2-122 手 轮 操作 的 管 夹 闪 
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215 zm 





以 上 所 述 的 都 是 单一 用 途 的 阀门 。 随 着 生产 技术 的 不 断 
发 展 ， 研 制 出 了 一 些 多 种 用 途 的 阀门 ， 即 “一 阀 多 用 ”的 
ZHR 

JH B PE KIT" REHAR, MU] 
PARREREN ԴՅԱ). ԹՈՒԽԻ 
系统 装置 的 尺寸 ， 又 市 约 了 大 量 原材料 。 

下 面 介 绍 几 种 比较 常见 的 多 用 阀 。 

1. RIELE E f] 

如 图 2-123 所 示 是 一 种 可 起 截止 和 止 回 两 种 作用 的 阀 
11० աթո: MR FF RR 
办 的 连接 设计 成 可 以 脱 开 
ԽՍ, 所 以 , Հի 
Ւր, Սոր Irma 

















动 ， 使 阀 办 密封 面 与 阀 座 
Հաճ. Արյա 


门 状 态 。 此 时 ,阀门 起 切 
断 管 路 中 介质 的 截止 阅 用 。 
ո Այ, թէ 
शिप रा, իե, 阀门 可 
作为 防止 介质 倒流 的 止 回 
iH 
以前 , ER BJ ih H Ab 
RF 2 TEM (ոհ) 和 一 个 止 回 阀 ， 现 
在 就 可 以 用 这 种 截止 、 止 回 两 用 立 来 代 椅 了 。 这 种 阀门 尤其 

















图 2-123 St. լրա 
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առ T CEPR SE SUE कि r, MEARE, Hh F 2 
房 、 舰 艇 等 。 

2. SI. (CR. յզ 

EMH Eq 2-124 所 示 是 一 种 可 起 截止 、 止 
El, HERAT HR, 送 衝 岡 大 量 使用 在 油井 注水 装 濱 
Es 

















TIE. IERI, WARDER E ERE, 
仅仅 是 阀 泊 的 形状 改变 了 ， 是 原 节 流 阀 的 锥 塞 形 阀 状 ， 关 闭 
时 仍 起 截止 作用 ; 开局 时 ， 利 用 阀 杆 不同 的 开局 高 度 ， 来 实 
现 管 路 中 介质 的 节 流 作用 和 止 回 作 用 。 















































N Հ 
ՀԵ 











图 2-124 WUE, Էբ "mg 


3. SI. (CR. RER 
SEEM HI ՎՈՎ 2-125 所 示 , "ԽԱ. IE 
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բլ. REET WERA, FT RAR 
FF DOE IR AES , 可 起 切断 
SEN, BERRIE RHH ; 
HAA REF, EFF B 













n 
mm 





आयरे, RIP IET RS fs 
Wi. Hir tim, 同時 „N 
当 介质 压力 超过 规定 数值 ո 
թ. eme Ra SE EE S 





< 


Z 


21, HERE E कलि, HE NN 


除 多 余 介质 ， 当 压力 恢复 
到 规定 值 时 ， 靠 弹簧 力 的 
作用 ， 使 阀门 关闭 ， 并 这 
到 密封 ， 即 作为 安全 阔 用 。 

4. IER. Sp 

मेहे 8 WIS. տ 
图 2-126 所 示 ， 是 一 种 可 以 
做 止 回 和 球阀 两 用 的 阀门 。 
当 球阀 处 于 开启 状态 时 ， 
该 浆 完 全 可 以 起 到 止 回 阅 
的 作用 ， 是 一 种 旋 启 式 止 
vn. Հարու, pn Ti" DEI RR 
把 管 路 中 介质 切断 。 

多 用 阀 的 研制 成 功 ， 尽 管 大 大 地 扩展 了 原 有 效 门 的 使 用 
范围 ， 但 在 一 阅 多 用 中 ， 仍 然 有 一 个 为 主 的 用 途 。 这 种 主要 
的 用 途 ， 要 根据 工艺 流程 装置 的 要 求 来 决定 。 明 确 了 这 点 以 
后 ， 从 事 阁 门 销售 和 采购 的 人 员 在 推荐 和 采购 多 用 阀 时， 就 
能 够 突出 主要 用 途 ， 同 时 考虑 到 其 他 用 途 。 


RN 
PR 



































图 2-126 լէր, իպ 
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第 3 草 阀门 的 流量 系数 





阀门 的 流量 系数 是 衡量 阀门 流通 能 力 的 指标 ， 流 量 系 数 
值 越 大 说 明 介质 流 过 阀门 的 压力 损失 越 小 。 国 内 外 的 阀门 生 
产 厂 家 ， 大 多 把 不 同 压 力 等 级 、 不 同类 型 和 不 同 公称 尺寸 立 
门 的 流量 系数 值 列 人 阀门 产品 样本 ， 供 设计 部 门 和 使 用 单位 
选用 。 流 量 系数 值 随 阀门 的 人 尺寸、 形式、 结构 而 变化 ， 不 同 
类 型 和 不 同 规格 的 阀门 都 要 分 别 进 行 试验 ， 才 能 确定 该 种 阀 
门 的 流量 系数 值 。 





























3.1 流量 系数 的 定义 


根据 ISO 14313:2007、AP16D 一 2008、GB/T 19672 一 
2005 PRE, 流量 系 数 K、 的 定义 为 5 ~40°C < [i] BJ k ü ë R 
门 时 产生 1bar 压力 降 时 的 体积 流量 ， 单 位 为 m /Ah。 流 量 系 
数 で 、 的 定义 为 15. 676 (60°F) 的 水 流 经 阀门 时 产生 lpsi 
压力 降 时 的 体积 流量 ， 单 位 为 USgal/min。 由 于 单位 的 不 同 ， 
流量 系数 有 几 种 不 同 的 关系 式 。 


3.2 阀门 流量 系数 的 计算 


(1) 一般 式 





տնի “一 一 流量 系数 ; 
p 一 一 介质 密度 ; 


Ap 一 一 阀门 的 压力 损失 。 


= と 
A, 一 dr | ի 





式 中 A, 流量 系数 ; 
dy 一 一 体积 流量 ; 
p 一 一 介质 密度 ; 


Ap 一 一 阀门 的 压力 损失 。 
(3) K, 值 的 计算 式 


K, =qy J5 
式 中 K, 流量 系数 ; 
gy 一 一 体积 流量 ; 
Ap 一 一 阀门 的 压力 损失 ; 
0 一 -5~40% 水 的 密度 。 
(4) C, 值 的 计算 式 


JE 
C, = の Ap 
式 中 Cv 一 一 流量 系 数 
gy 一 一 体积 流量 ; 
Ap 一 一 阀门 的 压力 损失 ; 
6 一 一 水 的 相対 密度 =1。 








(5) 流量 系 数 4,、K、、Cy 之 间 的 关系 


C, 51. 167K, 


177 


178 


106 
C, - 244v 
10 
K, A 
V 28 V 


3.3 流量 系 数 的 典型 数据 及 TI 响 yi 系 数 的 
因素 


1. 系数 的 典型 数据 

闸阀 典型 的 流量 系数 计算 参考 值 K, 见 表 3-1 ~ 363-4. T 
止 阀 典 型 的 流量 系数 计算 参考 值 K、 见 表 3-5 -:Թ3-6. JENA 
典型 的 流量 系数 计算 参考 值 K, ILK 3-7 ~ 表 3-12。 柱 塞 阀 典 
型 的 流量 系数 计算 参考 值 K, 见 表 3-13。 蝶 阀 典 型 的 流量 系数 
计算 参考 值 ६+ 见 表 3-14 ~ 表 3-20。 浮 动 球 球阀 和 固定 球 球阀 
典型 的 流量 系数 计算 参考 值 K, 见 表 3-21 ~ 表 3-22。 








表 3-1 以 PN 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 模式 
铸 钢 闸阀 的 流量 系数 天 v छि 
公称 压力 
PNI6 PN25 PN40 PN64 | PN100 | PN160 | PN200 
DN | NPS որ 














80 3 94 94 94 94 94 84.4 TI. 





100 4 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 156.3 137.8 





125 5 254.4 | 254.4 | 254.4 | 254.4 | 254.4 | 242.3 | 215.3 





150 | 6 | 366.3 | 366.3 | 366.3 | 366.3 | 366.3 347 301 





200 | 8 | 651.1 | 651.1 | 651.1 | 651.1 | 644.6 | 587.6 510 





























250 10 | 1017.4 | 1017.4 | 1017.4 | 1017.4 993 922 802 





公称 尺寸 公称 压力 





PN16 PN25 PN40 PN64 | PN100 | PN160 | PN200 








S 值 
DN | NPS K f 





300 12 1465 1465 1465 1465 | 1445.5 | 1294.5 | 1125.9 





350 14 | 1837.7 | 1837.7 | 1837.7 | 1837.7 | 1730 | 1574.4 1350 





400 16 |2437.9 | 2437.9 | 2437.9 | 2437.9 | 2276.9 | 2051.4 | 1772.7 





450 18 13122. 8 | 3122.8 | 3122.8 | 3023.8 | 2857.8 | 2604.4 տ 





500 20 | 3876.5 | 3876.5 | 3781.7 | 3781.7 | 3489.5 | 3208.9 — 





600 24 | 5666.3 | 5666.3 | 5551.6 | 5551.6 | 5068.3 | 4624.3 տ 





700 28 7307 7307 | 6877.4 | 6877.4 | 6709.1 | 一 | տ 





800 32 9651 9651 9402 9402 | 9156.2 | | = 





900 36 |12320.6 12320.6 








1000 40 |15315.7 | 15315.7 


A32 以 CL 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 铸 钢 
模式 闸阀 的 流量 系数 K 值 



























































公称 尺寸 公称 压力 

ԸԼ150 | CL300 | CI400 | 000 | ՇԼ900 | ९11500 
DN | NPS K, f& 
65 214 | 64.6 64.6 64.6 64.6 52.9 | 52.9 
80 3 94 94 94 94 84.4 | 77.5 
100 4 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 156.3 | 137.8 
150 | 6 | 366.3 | 366.3 | 366.3 | 366.3 347 301 
200 էն 651.1 | 651.1 | 651.1 | 644.6 | 587.6 | 510 
250 10 | 107.4 | 1017.4 | 1017.4 993 922 802 
300 12 1456 1456 1456 | 1445.5 | 1294.5 | 1125.9 
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(E) 
公称 尺寸 公称 压力 
CL150 CL300 CLA00 CL600 CL900 | ՇԼ1500 
DN NPS K, 值 
350 14 1837.7 1837.7 1837.7 1730 1574.4 1350 
400 16 2437.9 | 2437.9 | 2437.9 | 2276.9 | 2051.4 1772.7 
450 18 3122.8 | 3122.8 | 3122.8 | 2857.8 | 2604.4 |2440.4 
500 20 3876.5 | 3876.5 | 3781.7 | 3489.5 | 3208.9 |2803.4 
600 24 5666.3 | 5666.3 | 5551.6 | 5068.3 | 4624.3 |4036.9 
650 26 6399.3 | 6257.2 | 6257.2 | 6156.7 | - | = 
700 28 7307 6877.4 | 6877.4 | 6709.1 | - | टी 
750 30 8603.3 | 8439.4 | 8439.4 | 8321.6 | - | LÍ 
800 32 9651 9402 9156.2 | 8913.7 | - | = 
900 36 12320.6 | 12039 12039 11760.7 | - | -- 
1000 40 15315.7 | 15001.6 | 15001.6 | 14690.7 |  + | աջ 
1050 42 17269 | 16935.4 | 16935.4 | 16604.9 | - | E 
1150 46 20418. 8 | 20055.8 | 20055. 8 19696 | - | = 
1200 48 21903. 4 | 21527.4 | 21527.4 | 21154. 6 EM mE 
1400 56 30107.3 
1500 | 60 | 34697. 7 
表 3-3 ”压力 自 密封 式 阀 盖 铸 钢 模式 闸阀 
的 流量 系 数 छि 
公称 尺寸 公称 压力 
CL600 CL900 CL1500 CL2500 
DN NPS K, fi 
80 3 94 84.4 77.5 52.9 








































































































(2) 
公称 尺寸 公称 压力 
CL600 CL900 CL1500 CL2500 
DN NPS K, 人 
100 4 162.8 156.3 137.8 77.5 
150 E ii 366.3 347 301 200.6 
200 IE T 644.6 587.6 510 347 
250 10 993 922 802 551.1 
300 12 1445.5 1294.5 1125.9 773.6 
350 14 1730 1574.4 1350 945.4 
400 16 2276.9 2051.4 1772.7 1240 
450 18 2857.8 2604.4 2440.4 1574.4 
500 20 3489.5 3208.9 2803.4 1903.9 
600 24 5068.3 4624.3 4036.9 2763.1 
650 26 6156.7 = | | - | 一 
700 28 6709.1 | | | | - 
750 30 8321.6 արը | | 一 
800 32 8913.7 | = | | ー | - 
900 36 11760.7 | ーー | — | 一 
表 34 带 导 流 孔 单 闹 板 平 行 式 闸 阀 的 流量 系数 K; छि 
公称 压 
公称 人 十 րժ PN25| 7140 SC i E PNI60 | PN250 
DN | Nps LCCLISO) | (61300) | (61400 2 A ९1600) | (C1900) |(CL1500) 
40 | 13 25 25 25 25 25 25 
50 | 2 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 
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££) 
公称 压 

ARS T lee թթ: թաց m : Zon PN160 | PN250 
py | ए LCCL150) | (61300) | (CL400 2 A ९1600) | (९1900) |(CL1500) 
65 | 2% | 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 
80 | 3 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 
100 | 4 169.6 | 169.6 | 169.6 | 1696 | 169.6 | 169.6 
150 | 6 | 381.5 | 381.5 | 381.5 | 381.5 | 381.5 | 351.5 
200 EN 685 685 685 685 685 625 
250 | 10 | 1076.8 | 1076.8 | 1076.8 | 1076.8 | 1076.8 | 968.5 
300 | 12 | 1556.7 | 1556.7 | 1556.7 | 1556.7 | 1556.7 | 1396.6 
350 | 14 | 1891.5 | 1891.5 | 1891.5 | 1891.5 1758 | 1682.5 
400 | 16 | 2513.3 | 2513.3 | 2513.3 | 2513.3 | 2359 | 2197.5 
450 | 18 | 3223.3 | 3223.3 | 3223.3 | 3223.3 | 3033.9 | 3033.9 
500 | 20 | 4021.4 | 4021.4 | 4021.4 | 4021.4 | 3761.5 | 3761.5 
600 | 24 | 5882.4 | 5882.4 | 5882.4 | 5882.4 | 5509 5509 
650 | 26 | 6794 6794 6794 6794 6455 zz 
700 | 28 7933 7933 7933 7933 | 7498.4 = 
750 | 30 | 9160 9160 9160 9160 | 8595.7 一 
800 | 32 | 10289.6 | 10289.6 | 10289.6 | 10289.6 | 9793.8 es 
900 | 36 | 12952.3 | 12952.3 | 12952.3 | 12952.3 | 12395.3 = 
1000 | 40 | 16151.9 | 16151.9 | 16151.9 | 16151.9 — | = 
1050 | 42 | 17641 17641 17641 17641 | - | = 
1150 | 46 | 21269.6 | 21269.6 | 21269.6 | 21269.6 | - | 一 
1200 | 48 | 23052.6 | 23052.6 | 23052.6 | 23052.6 ーー | E 
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35 ”以 公称 压力 PN 表示 的 截止 阀 的 流量 系数 K, 8 


公称 压力 





PN16 PN25 PN40 PN64 PN100 PN160 
































DN | NPS K, fli 

15 1/2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 
20 3/4 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 
25 1 9.5 9.5 9.5 9.5 9.59, 9.5 
32 122 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 
40 124 24.4 24.4 24.4 24.4 22 22 
50 2 38.1 38. 1 38.1 38.1 36.6 36.6 
65 222 64.5 64.5 64.5 64.5 58.7 58.7 
80 Յ 97.7 97.7 97.7 97.7 83.6 83.6 
































400 16 2262 2153.3 
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表 3-6 以 CL 表 示 的 EN 标准 截止 阀 的 流量 系数 K, Բ 

Հարի 公称 压力 

CL150 CL300 CL400 CL600 CL900 CL1500 
DN | NPS Ky fli 
32 124 16 16 16 16 16 16 
40 124 25 25 25 25 225839. 22.5 
50 2 39 39 39 39 37.5 37.5 
65 KE? 65.9 65.9 65.9 65.9 60 60 
80 3 99.8 99.8 99.8 99.8 85.4 85.4 
100 4 156 156 156 156 118 118 
125 5 243.7 243.7 243.7 243.7 232.2 232.2 
150 | 6 | 351 351 351 351 323.5 323.5 
200 Լյ 624 624 624 624 575 575 
250 10 975 975 975 975 891 891 
300 12 1404 1404 1404 1404 EA 一 
350 14 1740 1740 Է | - | Է 一 
400 16 2312.2 2312.2 
450 18 2965.4 2965.4 
500 20 3700 3700 | _ | | | | _ | 一 
600 24 5294 5294 
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表 3-7 ”以 公称 压力 PN 表示 的 旋 局 式 止 回 商 
的 流量 系数 K, Բ 

nm 公称 压力 

PN16 PN25 PNAO PN64 | PN100 | PN160 | PN250 
DN | NPS K, f 
25 1 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 
32 1% 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 
40 124 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 
50 2 40.7 4.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 
65 27% 65.2 65.2 65. 2 65.2 65.2 65. 2 65. 2 
80 3 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 
100 4 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 
125 5 265 265 265 265 265 265 265 
150 | 6 | 381.5 | 381.5 | 381.5 | 381.5 | 381.5 | 381.5 351.6 
200 | 685 685 685 685 685 685 625 
250 10 1076.8 | 1076.8 | 1076.8 | 1076.8 | 1076.8 | 1076.8 | 968.5 
300 12 1556.7 | 1556.7 | 1556.7 | 1556.7 
350 14 1891.5 1891.5 | 1891.5 | 1891.5 
400 16 | 2513.3 | 2513.3 | 2513.3 2513.3 
450 18 | 3223.3 | 3223.3 | 3223.3 | 3223.3 
500 20 | 4021.4 | 4021.4 | 4021.4 | 4021.4 
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38 以 压力 级 Class RR BE Pa RE [E] Bš] 






























































的 流量 系数 K, छि 

公称 尺寸 公称 压力 

CL150 CL300 CL600 CL900 CL1500 |CL2500 
DN | NPS K, ffi 
20 3/4 
25 1 | | | | 一 
32 1⁄4] — | | |- 
40 |4| 一 | | 一 | 一 
50 2 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 
65 222 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 45.9 
80 3 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 65.2 
100 4 169.6 169. 6 169. 6 169.6 169.6 128.3 
125 5 265 265 265 265 265 212.7 
150 | 6 | 381.5 381.5 381.5 381.5 315.6 291 
200 | 8 | 685 685 685 685 625 543.3 





250 10 1076. 8 1076. 8 1076. 8 1076. 8 968.5 843.2 





300 12 1556. 7 1556. 7 1556. 7 1556. 7 1396. 6 > 





350 14 1891.5 1891.5 1891.5 1758 1682.5 = 





400 16 2513.3 2513.3 2513.3 2359 2197.5 տ 





450 18 3223.3 3223. 3 3223. 3 3033. 9 | - | -- 





500 20 4021.4 4021. 4 4021.4 3761.5 | | տ 





600 24 5882. 4 5882. 4 5882. 4 5509 | 一 | — 





650 26 6794 6794 6794 6455 | - | — 





700 28 7933 7933 7933 7498.4 | — | — 





750 30 9088.6 9088.6 9088.6 8595.7 | | — 





800 32 10289.6 | 10289.6 | 10289.6 9793.8 | - | — 


























900 36 12952.3 | 12952.3 | 12952.3 | 12395.3 | — | տ 


187 






























































表 3-9 ”以 公称 压力 PN 表示 的 井 降 式 止 回 山 
的 流量 系数 Ky 18 
Ge 公称 压力 
PN16 PN25 PN40 PN64 PN100 |PN160 
DN | NPS ուլ 
15 1/2 4 4 4 4 4 4 
20 3/4 CS"? | 6 | e | e | EB 6 
25 1 10 10 10 10 10 10 
32 124 15 15 15 15 15 15 
40 124 23 23 23 23 23 23 
50 2 35 35 35 35 35 28 
65 222 a | | ७ | | ७ | | ७ | | eo | 50 
80 3 | 9 | EN KN |o» | | 9 | 73 
100 4 162 162 162 162 162 118 
125 5 326 326 326 326 326 184 
150 E 367 367 367 367 367 265 
200 D 684 684 684 684 684 一 
250 10 1080 1080 1080 1080 1080 一 
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表 3-10 ”以 公称 压力 PN 表示 的 对 夹 双 办 有 式 止 回 阀 
的 流量 系数 K, छि 


公称 压力 











































































































公称 尺寸 

PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | PN100 | PN160 | PN200 | PN250 
DN | NPS K, 值 
50 2 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 
65 224 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 
80 3 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 
100 4 152.6 | 152.6 | 152.6 | 152.6 | 152.6 | 152.6 | 152.6 | 152.6 | 152.6 
125 5 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 
150 | | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 316.4 
200 | 8 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 562.5 
250 10 | 969.1 | 969.1 | 969. 1 | 969. 1 | 969.1 | 969.1 | 969.1 | 969.1 | 871.7 
300 12 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1257 
350 14 |1702. 4 | 1702.4 | 1702. 4 1702.4 | 1702. 4 | 1702.4 | 1582. 3 | 1582. 3 | 1514.2 
400 16 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 |2123.2 |2123.2 | 1977.7 
450 18 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 /2730.5 | 一 | տ 
500 20 3619.3 3619.3 3619.3 | 3619. 3 | 3619. 3 | 3619. 3 | 3385. 4 ER = 
600 24 |5294.2 | 5294. 2 | 5294. 2 | 5294. 2 | 5294. 2 |5294.2 |4958. 1 | 一 | — 
650 26 6114.6 6114.6 6114.6 6114. 6 |6114. 6 |6114. 6 | 5809. 5 | 一 | = 
700 28 [7139.7 |7139.7 7139.7 7139. 7 | 7139.7 | 7139.7 | 6748. 6 | 一 | — 
750 30 8179.7 8179.7 |8179. 7 8179.7 |8179.7 [8179.7 | 7736. 1 | 一 | — 
800 32 9260.6 9260.6 |9260. 6 | 9260. 6 | 9260. 6 9260.6 | 8814.4 | 一 | = 
900 36 | 11657 | 11657 | 11657 | 11657 | 11657 | 11657 |11155.8 ER = 
1000 | 40 | 14535. 714535. 714535. 714535. 714535. 7114535. 7 | 一 | | 一 | = 
1050 | 42 | 1587 | 1587 | 15877 | 15877 | 15877 | 15877 | - | | 一 | — 
1150 | 46 | 19142. 619142. 619142. 619142. 619142. 6|19142. 6 | - | | 一 | 一 
1200 | 48 p0747.4p0747.420747.420747.420747.420747.4 | - | | - | 一 
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表 3-11 以 压力 级 Class 表示 的 对 夹 双 办 式 
止 回 阀 的 流量 系数 天 v 值 

公称 尺寸 公称 压力 

CL150 Ը1300 ԸԼ600 CL900 | CL1500 (ԸԼ2500 
DN | NPS K, f 
50 | 2 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 | 26.9 
65 | 2 | 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 | 41.3 
80 | 3 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 | 58.7 
100 | 4 152.6 152.6 152.6 152.6 152.6 |115.5 
125 | 5 238.5 238.5 238.5 238.5 238.5 |193.9 
150 | 6 | 343.4 343.4 343.4 343.4 316.4 |261.9 
200 | 8 | 616.5 616.5 616.5 616.5 562.5 | 489 
250 | 10 | 969.1 969. 1 969. 1 969. 1 871.7 |758.9 
300 | 12 1401 1401 1401 1401 1257 |1071.7 
350 | 14 | 1702.4 | 1702.4 | 1702.4 | 1582.3 | 1514.2 | 一 
400 | 16 2262 2262 2262 2123.2 | 1977.7 | 一 
450 | 18 2901 2901 2901 2730.5 | - | 一 
500 | 20 | 3619.3 | 3619.3 | 3619.3 | 3385.4 | - | 一 
600 | 24 | 5294.2 | 5294.2 | 5294.2 | 4958.1 | | - 
650 | 26 | 6114.6 | 6114.6 | 6114.6 | 5809.5 | 一 | E 
700 | 28 | 7139.7 | 7139.7 | 7139.7 | 6748.6 | - | SS 
750 | 30 | 8179.7 | 81797 | 81797 | 7736.1 | | — 
800 | 32 | 9260.6 | 9260.6 | 9260.6 | 8814.4 | 一 | 一 
900 | 36 | 11657 11657 11657 | 11155.8 | - | ռ 
1000 | 40 | 14535.7 | 14535.7 | 14535.7 
1050 | 42 | 15877 15877 15877 
1150 | 46 | 19142.6 | 19142.6 | 19142.6 | | | | 一 
1200 | 48 | 20747.4 | 20747.4 | 20747.4 
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表 3-12 以 压力 级 Class 表示 的 斜 盘 式 



























































LEER AI RN Ky 8 
公称 尺寸 公称 压力 

CL150 CL300 CL600 ९1900 | CL1500 
DN | NPS K, f 
80 3 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 
100 4 161.2 161.2 161.2 161.2 161.2 
125 5 251.8 251.8 251.8 251.8 | 251.8 
150 | 6 | 362.4 362.4 362.4 362.4 | 299.8 
200 | 8 | 650.8 650.8 650.8 650.8 | 593.8 
250 10 1023 1023 1023 1023 920 
300 12 1478.9 1478.9 1478.9 1478.9 | 1326.8 
350 14 1797 1797 1797 1670.1 | 1598.4 
400 16 2387.6 2387.6 2387.6 2241 2087.6 
450 18 3062. 1 3062.1 3062. 1 2882.2 — 
500 20 3820.3 3820.3 3820.3 3573.4 — 
600 24 5588.3 5588.3 5588.3 5233.6 — 
700 28 7536.4 7536.4 7536.4 7123.5 — 
750 30 8634.2 8634.2 8634. 2 8166 — 
800 32 9775.1 9775.1 9775.1 9304. 1 — 
900 36 12304.7 | 12304.7 | 12304.7 | 11775.5 — 
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表 3-13 Թաթայի कै कछ K, 值 
ԵՋ 称 n3 
公称 尺寸 公称 压力 
PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | PN100 | PV160 | 150 300 
S 值 
DN | NP K, fl 
50 2 37 37 37 37 37 37 37 37 
65 |214 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 
80 3 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 
100 | 4 | 148.2 | 148.2 | 148.2 | 148.2 | 148.2 | 112.1 | 148.2 | 148.2 
125 | 5 |231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 220.6 | 231.5 | 231.5 
150 | 6 | 333.5 | 333.5 | 333.5 | 333.5 | 333.5 | 307.3 | 333.5 | 333.5 
200 | 8 | 592.8 | 592.8 | 592.8 | 592.8 | 592. 8 | 546.3 | 592.8 | 592.8 
250 | 10 | 926.3 | 926.3 | 926.3 | 926.3 | - | | - | 926.3 | 926.3 
300 | 12 |1333.8|1333. 8 | 1333. 8 1333.8 | 一 | | 一 | 1333. 8 | 1333. 8 
350 | 14 | 1653 | 1653 | 1653 | 一 | | 一 | 1653 | 1653 
400 | 16 |2196. 6 2196.6 |2196. 6 EN m 2196. 6 | 2196. 6 
表 3-14 Helin HEER, tT Rt 
的 流量 系数 K, fü 
公称 压力 72010 
公称 尺寸 RIFE) 
DN | NPS | 10 20 30 40 50 | eo | 70 | so | 90 
50 2 | 0.06 | 0.65 | 1.5 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 15.2 | 22.8 | 25 
65 | 2 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 5.7 | 10.3 | 17.2 | 27.3 | 40.9 | 45 
80 3 0.2 2 4.2 | 9 | 16.2 | 26.9 | 42.4 | 63.7 | 70 
100 | 4 | 03 | 3.1 | 6.6 | 14.3 | 25.5 | 42.2 | 66.7 | 100 | 110 
125 | 5 0.5 | 5.1 | 10.7 | 23.4 | 41.7 | 69 | 109 |163.8 | 180 
150 | 6 | | 0.8 | 5.6 | 15.6 | 25.2 | 42.3 | 69.5 |116.3| 190 | 260 
200 | 8 | 1.5 | 11.9 | 32.7 | 53.3 | 89.7 |147.2| 246 | 402 | 460 
250 | 10 2 |17.4 | 47.6 | 77 |130.7 |214.4 |358.5 |585.7 | 670 
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公称 压力 PN10 

公称 尺寸 阀门 开 度 A(°) 

DN | NPS 10 20 30 40 50 | 60 | 70 | 80 | 90 
300 12 2.5 | 26.1 | 71.2 | 116.3 195.5 | 321 |536.5 |876.3 | 995 
350 14 3 34.8 | 95.2 | 155.4 |261.3 428.8 | 717 | 1171 | 1340 























400 16 3.5 | 46.5 | 127 |207.4 348.6 | 572 |956.7 |1562.8| 1788 
450 18 6| 2297 
559. 6 |929. 8 |1535. 42508.3| 2870 





600 24 109 298. 6 | 487. 820 |1345.6| 2250 3675.3| 4205 
700 28 209. 1 419.8 765.5 |1153. 5 2243. 52626. 44025. 6| 5710 
750 30 10 |186.7 395.4 | 856. 8 1526. 7| 2526 | 3998 | 5997 | 6590 
800 32 12 309 | 620 1130. 8/1784.7| 2668 | 4016 6228. 4| 7540 
900 36 | 28.6 |335.5 740.3 1401.4| 2222 | 3575 | 5775 | 8756 | 9625 
1000 | 40 | 28.6 | 418 |839.5 1530 | 2415 B613.5| 5504 8435. 51 11965 
1050 | 42 | 39.4 | 461 | 1018 | 1926 | 3057 | 4914 | 7938 | 12035 | 13230 
1150 | 46 47 |555.7 1226.3| 2320 3169. 3| 5303 | 9570 | 14500 | 15950 
1200 | 48 | 50.6 | 596 1315. 52488.7| 3422 5688. 51 10266 | 15554 | 17110 
1400 | 56 | 69.5 |819.4 1808.3 3421 | 4704 7819.6|14112 | 21380 | 23520 


表 3-15 中线 蝶阀 一 半 轴 无 销 型 流量 系数 KK、 值 
公称 压力 PN10 .PN16 
公称 尺寸 蝶阀 开 度 /(°) 
DN | NPS | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 
50 | 2 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 4.9 | 9.6 | 12.7 | 20.9 | 26.3 
65 | 2 | 0.4 | 1.7 | 3.1 | 5.5 | 8.8 | 17.4 | 22 | 36.7 | 47.2 





4 
4 

4 59.8 | 163 266.5 448 735 |1228. 92007. 
500 20 5 74.6 |203.8 |332.9 

| 6 | 8 

| 8 | 5 
















































































80 3 | 0.6 | 2.7 5 8.7. 14.4 | 28.6 | 36.6 | 59.5 | 74.3 
100 4 | 0.8 | 3.4 | 8.5 | 14.8 | 24.4 | 47.8 | 62 |103.7 | 120 
125 5 1 7.7 15 | 26.5 | 42.7 | 83.6 |106.7 |170.7 | 192 
150 | 6 | 1.5 | 12.8 | 20.9 | 36 | 59.1 /115.4 | 148.6 | 238 281.3 
200 | 8 | 2 22.3 | 37.7 | 63.3 |105.5 | 196 |263.8| 410 | 490 





250 10 2.5 | 33.3 | 36 | 96 | 165 |308.6 |394.7| 617 717.6 



































300 12 3 48.2 | 78.2 |141.8| 227 |439.6 1574.3 | 709 |1063.5 
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表 3-16 单 偏心 蝶 闪 的 流量 系数 ( 

公称 尺寸 | 公称 蝶 板 井 度 /(? ) 

DN | NPS | 压力 | 20 30 40 50 | 60 | 70 80 90 
CL150 

65 2% 1.4 | 2.8 | 5.7 | 10.3 | 17.2 | 27.3 | 40.9 45 
CL300 
CL150 

80 3 2 4.2 n 16.2 | 26.9 | 42.4 | 63.7 70 
CL300 
CL150 

100 E 3.1 回 14.3 | 25.5 | 42.2 | 66.7 | 100 110 
CL300 
CL150 

125 5 5.1 | 10.7 | 23.4 | 41.7 D 109 |163.8 180 
CL300 
CL150 

150 D 7.6 | 15.6 | 28.2 | 46.8 | 84 |116.3| 190 260 
CL300 
CL150 

200 回 11.9 | 32.7 | 53.3 | 89.7 |147.2| 246 | 402 460 
CL300 
CL150 

250 10 17 45 75 130 | 215 | 355 | 585 670 
CL300 
CL150 

300 12 26 70 115 | 195 | 320 | 535 | 875 995 
CL300 
CL150 

350 14 35 95 155 | 260 | 425 | 715 | 1170 | 1340 
CL300 
CL150 

400 16 45 125 | 205 | 345 | 570 | 955 |1560 | 1788 
CL300 
CL150 

450 18 «| 160 | 265 | 445 | 735 | 1225 | 2005 2297 
CL300 
CL150 

500 | 20 75 200 | 330 | 555 | 925 | 1530 | 2500 | 2780 
CL300 
CL150 

600 | 24 105 | 295 | 485 | 820 | 1345 | 2250 | 3475 | 4205 
CL300 
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公称 尺寸 


表 3-17” 双 偏心 高 性 能 蝶阀 的 流量 系数 值 


公称 


BIFE C) 





DN 


NPS 


压力 


10 


20 


40 


50 


EN 


70 


| 80 | 


90 





50 


CL150 





CL300 





CL600 


0. 065 


0.7 


1.58 


6.2 


10 


16 


24 


27 





65 


2745 


CL1S0 





CL300 





CL600 


0.15 


2:95 


10.8 


18 


28.7 


47 





80 


CL150 





CL300 





CL600 


0.25 


245 


4.4 


9.5 


17 


28.2 


44.5 


66.7 





100 


CL150 





CL300 





CL600 


0.35 


15 


26.8 


70 


105 


115.5 





125 


CL150 





CL300 


5.4 


11.2 


24.6 


43.8 


72.5 


114.5 


172 
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150 


CL150 





CL300 





CL600 


° 


16.4 


29.6 


4.9 


85 


122 


199.5 





200 


CL150 





CL300 





CL600 


12.5 


56 


94 


154.6 


258 


422 


483 





250 





10 


CL150 


50 


81 


225 


376 


615 


703.5 





CL300 





CL600 








2:5 








50 





81 








225 





376 





615 





703.5 




































































(E) 
公称 尺寸 | 公称 阀门 开 度 A(°) 
DN | NPS | 压力 | 10 20 30 40 50 60 70 | so | 90 
CL1S0 
300 12 |01300 3 |27.4| 75 | 122 | 205 | 337 | 563 | 920 | 1045 
CL600 
CL150 
350 14 |CL300| 3.5 |36.5 | 100 | 163 274.4 450 | 753 | 1230 | 1407 
CL600 
CL150 
400 16 |CL300| 4 148.8 |133.4| 218 | 366 |600. 6 1004. 5/1640. 5| 1878 
CL600 
CL150 
450 18 4.5 | 62.8 | 171 |279.8|470.4|771.8| 1290 | 2108 | 2412 
CL300 
CL150 
500 20 5.5 |78.3 | 214 349.5 587.6 976.3| 1612 2633.7! 2919 
CL300 
CL150 
600 24 6.5 |114.5|313.5| 512 | 861 |1412.92362. 5 4226. 9! 4415 
CL300 
CL150 
750 30 12 | 196 | 415 四 1603 | 2652 | 4198 | 6297 | 6920 
CL300 
900 36 30 | 352 | 777 |1471.5) 2333 | 3754 | 6064 | 9194 | 10105 
1050 | 42 [|CL150 41.4 | 484 | 1069 | 2022 | 3210 | 5160 | 8335 12636. 8 13890 
1200 | 48 53 | 626 | 1381 | 2613 | 3593 | 5923 [10779 1633217965 
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表 3-18 非 金属 密封 双 偏 心 蝶阀 的 流量 系数 K, 值 
公称 尺寸 公称 压力 Class 
PN2.5 | PN6 | PNIO | PNI6 | PN25 | PN40 150 

DN | NPS K, fl 

80 3 = | | ー | 67 67 67 [= | 67 
100 | 4 | 一 | | - | 108 108 108 | 一 | 108 
125 | 5 | 一 | | 一 | 173 173 173 | - | 173 
150 | 6 | | - | | 一 | 253 253 253 | - | 253 
200 | 8 | = | | _ | 440 440 440 440 440 
250 | 10 | 一 | | 一 | 646 646 646 646 646 
300 | 12 | - | | 一 | 957 957 957 957 957 
350 | 14 | _ | | _ | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 1290 
400 | 16 | - | 1717 | 1717 | 1717 | 177 | 1717 1717 
450 | 18 | - | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 2205 
500 | 20 |= | 275 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 2755 
600 | 24 | - | 4594 | 4594 | 4594 | 4594 | 4594 | 4594 
700 | 28 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 
750 | 30 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 
800 | 32 | 7238 | 7238 | 7238 | 7238 7238 | 7238 7238 
900 | 36 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 一 | 9240 
1000 | 40 | 11487 | 11487 | 11487 | 11487 | 11487 — | 11487 
1100 | 44 | 14772 | 14772 | 14772 
1200 | 48 | 16428 | 16428 | 16428 
1300 | 52 | 20632 | 20632 | 20632 
1400 | 56 | 22580 | 22580 | 22580 
1500 | 60 | 26380 | 26380 | 26380 










































































































































































续 ) 
公称 尺寸 公称 压力 Class 
PN2.5 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 150 
DN | NPS K, f 
1600 | 64 29710 | 29710 29710 
1800 | 72 37816 | 37816 37816 
2000 | 80 | 46900 | 46900 | 46900 
2200 88 55909 | 55909 55909 
2400 | 96 | 66848 66848 66848 
2600 | 104 78764 | 78764 
2800 | 112 91655 91655 
3000 | 120 | 105524 | 105524 
3200 | 128 | 118840 
3400 | 136 | 134565 
3600 | 144 | 144268 
3800 | 152 | 168944 
4000 | 160 | 187598 
表 3-19 多 层 式 密 封 双 偏 心 蝶阀 的 流量 系数 天 v 8 
公称 尺寸 公称 压力 
PN2.5 PN6 PN10 PN16 PN25 
DN NPS Ky 值 
150 ES | | 246 246 246 246 
200 | 8 | ER 428 428 428 428 
250 10 | - | 628 628 628 628 
300 12 | | 930 930 930 930 
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(5) 
公称 尺寸 公称 压力 

PN2.5 PN6 PNIO PNI6 PN25 
DN | NPS K, fü 
350 14 1254 1254 1254 1254 1254 
400 16 1669 1669 1669 1669 1669 
450 18 2144 2144 2144 2144 2144 
500 20 2678 2678 2678 2678 2678 
600 24 4466 4466 4466 4466 4466 
700 28 5328 5328 5328 5328 5328 
750 30 6153 6153 6153 6153 6153 
800 32 7037 7037 7037 7037 7037 
900 36 8988 8988 8988 8988 8988 
1000 | 40 11168 11168 11168 11168 11168 
1100 | 44 13589 13589 13589 13589 13589 
1200 | 48 15971 15971 15971 15971 15971 
1300 | 52 19144 19144 19144 19144 — 
1400 | 56 21953 21953 21953 21953 — 
1500 | 60 25300 25300 25300 25300 — 
1600 | 64 28885 28885 28885 | | - 
1800 | 72 36766 36766 36766 | | 一 
2000 | 80 | 45597 45597 45597 | _- | -- 
2200 | 88 | 54356 54356 | - | | - | - 
2400 | 96 | 64991 64991 | - | | - | 一 
2600 | 104 76575 一 
2800 | 112 89109 | — | | - | | - | - 
3000 | 120 | 102593 一 
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表 3-20 三 偏心 蝶阀 的 流量 系数 K, fü 

公称 尺寸 公称 压力 Class 

PN6 | 2010 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | 150 | 300 | 600 
DN | NPS K, fli 
50 | 2 1243 |24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 
65 | 214 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 
80 | 3 [68.7 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 
100 | 4 |110.8 110. 8 | 110. 8 110.8 110.8 110.8 |110.8|110.8| 110.8 
125 5 177.71177.7 1177.7 1177.7 1177.71177.7 1177.71177.7 | 177.7 
150 | 6 | 260. 2 260. 2 |260. 2 |260. 2 1260. 2 |260. 2 |260. 2 |260.2 | 260.2 
200 | 8 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 
250 | 10 |663.8 663.8 |663. 8 663. 8 |663. 8 |663.8 1663. 8 |663.8| 663.8 
300 | 12 [983.7 983.7 983.7 983.7 |983.7 983.7 |983. 7 |983.7 | 983.7 
350 | 14 ॥325. 31325. 31325. 31325. 31325. 31325. 31325, 31325.3 1325.3 
400 | 16 1764.5|764. 51764. 51764. 5|1764. 51764. 51764. 51764. 5| 1764.5 
450 | 18 2266. 42266. 42266. 42266. 42266. 42266. 42266. 42266. A 2266. 4 
500 | 20 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 
600 | 24 1721. 84721. 84721. 84721. 84721. 84721. 88721. 84721. 8| 4721.8 
700 | 28 9632. 55632. 55632. 55632. 55632. 55632. 55632. 55632.5| 5632.5 
750 | 30 6504. 66504. 66504. 66504. 66504. 66504. 66504. 66504. 6| 6504.6 
800 | 32 439. 47439. 47439. 47439. 47439. 47439. 47439. 47439. 4| 7439.4 
900 | 36 | 9497 | 9497 | 9497 | 9497 | 9497 | 9497 | 9497 | 9497 | 9497 
1000 | 40 |11806 |11806 | 11806 | 11806 | 11806 | 11806 |11806 11806| 11806 
1050 | 42 |13055 | 3055 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 
1200 | 48 |16884 | 6884 | 16884 | 16884 | 16884 | 16884 | 16884 | 16884 | 16884 
1350 | 54 |21533 [21533 |21533 |21533 [21533 121533 |21533 |21533 | 21533 
1400 | 56 |23208 |23208 |23208 | 23208 [23208 23208 |23208 |23208 | 23208 
1500 | 60 | 26746 | 26746 [26746 [26746 |26746 |26746 |26746 |26746 | 26746 
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表 3-21 浮动 球 球阀 的 流量 系数 K, छि 
公称 尺寸 公称 压力 
PNI16 | PN25 | PN40 | PN63 |PN100 (11150 | (1300 | (1400) CL600 
DN NPS Ky 值 
15 x10 1⁄2 x1⁄4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 
15 1/2 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 
20x15 3/421/2| 2.72 | 2.72 | 2.72 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 
20 3/4 6. 12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 
25 «20 | 1x3/4 | 5.8 | 5.8 | 58 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 5.8 
25 1 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 10.6 
32 122 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17. 36 | 17. 36 | 17.36 | 17.36 
40x32 114 x114| 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 16.5 
40 154 24. 48 | 24. 48 | 24. 48 | 24. 48 | 24. 48 | 24. 48 | 24. 48 | 24.48 | 24.48 
50x40 | 2 १८12 |23. 26 | 23. 26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23. 26 | 23. 26 | 23.26 | 23.26 
50 2 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 
65x50 | 27 x2 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 38.7 
65 2545 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 
80x65 | 3 ५27 |61.94 61.94 |61.94 |61.94 [61.94 | 61. 94 | 61. 94 | 61.94 | 61.94 
80 3 92. 85 | 92. 85 | 92. 85 | 92. 85 | 92. 85 | 92. 85 | 92. 85 | 92. 85 | 92.85 
100 80 | 4x3 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 88.2 
100 4 169. 56|169. 56/169. 56 169. 56.169. 56 169. 56|169. 56/169. 56| 169. 56 
125 x100| 5x4 161 161 161 161 161 161 161 161 161 
125 5 264. 94264. 94|264. 94264. 94 264. 94 264. 94/264. 94|264. 94| 264. 94 
150 x125| 6x5 |251.7|251.7 |251.7 |251.7 |251.7 |251. 7 | 251.7 | 251.7 | 251.7 
150 BE 381. 51381. 51381. 51,381. 51/381. 51 381. 51381. 51/381. 51| 381. 51 
200 x150| 8x6 1362.4|362.4 362.4 | 362.4 362.4 | 362. 4 | 362. 4 | 362.4 | 362.4 
200 | 8 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 685 
































表 3-22 ”固定 球 球阀 的 流量 系数 K, 值 


公称 压力 
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公称 尺寸 
CL150 | CL300 | CL600 | CL900 | CL1500 | CL2500 
DN NPS K, 人 
50 2 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 29.9 
80x50 | 3x2 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 28.4 
80 3 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 65.2 
100x80 | 4x3 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 62 
100 4 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.56 | 128.34 
150 x 100 | 6x4 161 161 161 161 161 122 
150 | 6 | 381.51 | 381.51 | 381.51 | 381.51 | 351.6 | 291 
200 x150 | 8x6 | 362.4 | 362.4 | 362.4 | 362.4 334 | 276.5 
200 = 685 | 685 | 685 | 685 | 625.1 | 543.3 
250x200 | 10x8 | 650.8 | 650.8 | 650.8 | 650.8 | 593.9 | 516.1 
250 10 1076.8 | 1076.8 | 1076.8 | 1076.8 | 968.5 843.2 
300 x250 | 12210 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 920 801 
300 12 1556.7 | 1556.7 | 1556.7 | 1556.7 | 1396.6 | 1190.7 
350x300 | 14x12 | 1478.9 | 1478.9 | 1478.9 | 1478.9 | 1326.8 | 1131.2 
350 14 1891.5 | 1891.5 | 1891.5 | 1758 | 1682.5 | 一 
400 x300 | 16x12 | 1478.9 | 1478.9 | 1478.9 | 1478.9 | 1326.8| 一 
400 16  |2513.3 | 2513.3 | 2513.3 | 2359.1 | 2197.5 | 一 
450 x400 | 18x16 | 2387.6 2387.6 | 2387.6 | 2241.2 | _ | — 
450 18 | 3223.3 | 3223.3 | 3223.3 | 3033.9 | 一 | 一 
500x400 | 20x16 | 2387.6 | 2387.6 | 2387.6 | 2241.2 | - | - 
500 20 | 4021.4 | 4021.4 | 4021.4 | 3761.5 = | - 
550 22 | 4907.8 | 4907.8 | 4907.8 | 4620.2 | - | - 
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(5) 
公称 尺寸 公称 压力 
01,150 | CL300 | CL600 | CL900 | CL1500 | CL2500 
DN NPS K, ft 
600x500 | 24x20 | 3820.3 | 3820.3 | 3820.3 | 3573.4 | - | = 
600 24 5882.4 | 5882.4 | 5882.4 | 5509 — | Kees 
650 26 6794 6794 6794 6455 | - | = 
700 28 7933 7933 7933 | 7498.4 | 一 | — 
750x600 | 30x24 | 5588.3 | 5588.3 | 5588.3 | 5233.6 — | 一 
750 30 9160 9160 9160 | 8595.7 | - | -- 
800 32 10289. 6 | 10289. 6 | 10289. 6 | 9793.8 | - | -- 
850 34 11681 11681 11681 11070 | - | E 
900 750 | 36x30 8702 8702 8702 | 8165.9 | - | = 
900 36 12952. 3 | 12952. 3 | 12952. 3 | 12395. 3 | 一 | = 
1000 40 16151.9 |16151. 9 |16151.9 
1050 42 17641 17641 17641 
1200 48 23052. 6 |23052. 6 |23052. 6 


























SHOWA 蝶阀 开 度 和 流量 系数 的 关系 如 图 3-1 所 示 。 
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图 3-1 蝶阀 开 度 和 流量 系数 的 关系 





203 


NIBCO Z: FJER RR HIE IR] JE BE HI D ee RA A 77 EG A S] 3-2 
所 示 。 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
流量 系数 百分比 (%) 
832 NIBCO 公司 球阀 和 蝶阀 开 度 的 流量 系数 百分比 
向 流量 系数 的 因素 
流量 系数 值 随 阀门 的 尺寸 、 形 式 、 结 构 而 变 。 几 种 典型 
阀门 的 流量 系数 随 阀门 直径 的 变化 如 图 3-3 所 示 。 
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833 ”流量 系数 与 阀门 直径 的 关系 
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TEESE, Դուն TNE], 流量 
系数 值 也 有 变化 ， 如 图 34 所 示 。 这 种 变化 一 般 是 由 于 压力 
恢复 不 同 而 造成 的 。 如 果 介 质 流 过 阀门 使 阅 流 趋 于 打开 ， 那 
么 阀 准 和 阀 体形 成 的 环形 扩散 通道 能 使 压力 有 所 恢复 。 当 介 
质 流 过 阀门 使 阀 办 趋 于 关闭 时 ， 阀 座 对 压力 恢复 的 影响 很 
Ko MRI EH 50% 或 更 小 时 ， 阀 办 下 游 的 扩散 角 使 得 
在 两 个 流动 方向 上 都 会 有 一 些 压 力 恢 复 。 
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3-4 SEP] PWR) C, 与 开 度 的 关系 














对 于 图 35 所 示 的 高 压 角 式 截 止 阅 ， 当 介质 的 流动 使 阀 
门 趋 于 关闭 时 流量 系数 较 大 ， 因 为 此 时 阀 座 的 扩散 锥 体 使 介 
质 的 压力 恢复 。 而 且 阀 门 内 部 的 几何 形状 不 同 ,流量 系数 的 
曲线 也 不 同 。 

阀门 内 部 压力 恢复 的 机 理 ， 与 文 丘 里 管 的 收缩 和 扩散 造 
成 的 压力 损失 机 理 一 样 。 当 阀门 内 部 的 压 降 相同 时 ， 若 阀门 
的 内 压 可 以 恢复 ， 流 量 系数 值 就 会 较 大 ， 流 量 也 就 会 大 些 。 
压力 恢复 与 阀门 内 腔 的 几何 形状 有 关 ， 但 更 主要 的 是 取决 于 
BIE RERE s 
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井 度 (%) 

















835 այրման մ է (mm) C, 与 开 度 的 关系 











$5453 阀门 的 材料 


阀门 的 材料 是 从 事 阀 门 销 售 和 采购 人 员 在 实际 工作 中 
尤其 不 可 忽视 的 问题 。 特 别 是 阀门 采购 人 员 ， 在 选择 阀门 的 
过 程 中 ， 应 充分 考虑 使 用 阀门 的 工 况 条 件 ， 如 介质 、 工 作 压 
力 、 工 作 温 度 、 有 无 腐蚀 性 等 ， 选 择 适 合 工 况 运 行 条 件 的 阀 
门 材料 ， 以 及 符合 规定 标准 的 阀门 。 











4.1 阀门 壳 体 的 常用 材质 


4.1.1 ԽԹ ԵԷ 


适用 于 公称 压力 <PN16 (0125), ， 介 质 工作 温度 大 200YC 
的 低压 阀门 。 其 标准 号 、 主 要 牌号 及 抗 拉 强 度 见 表 4-1. 
表 4-1 灰 铸铁 标准 号 、 牌 号 及 力学 性 能 





























标 准 号 D 号 抗 拉 强 度 R MPa 
HT200 三 200 
HT250 三 250 
GB/T 12226- 2005 
1300 三 300 
HT350 z350 
ASTM UNS 
ASTM A48/A48M 一 2008 20A F11401 三 138 
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( 续 ) 


抗 拉 强度 Rr MPa 





25A F11901 


30A F12101 


35A F12401 


ASTM A48/A48M 一 2008 
40A F12801 


45A F13101 


50A F13501 


55A F13801 


60A F14101 








41.2. Օտա 





三 172 


三 207 


三 241 


三 276 


テ 414 


适用 于 公称 压力 和 PN25 , 介 原 工作 温度 ミ 300 で , 公称 
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尺寸 <DN100 的 阀门 。 其 标准 号 、 主 要 有 牌号 及 抗 拉 强度 见 
表 4-2。 
表 4-2 可 锻 铸 铁 标准 号 、 牌 号 及 力学 性 能 























标 准 号 牌 号 抗 拉 强度 Rr MPa 
KTH330 一 08 330 
GB/T 9440—1988 KTH 350—10 350 
KTH 370—12 370 
ASTM UNS 
22010 | - | 三 340 
ASTM A47/A47M —2004 
32510 Ի22200 25345 
35018 Ի22400 25365 











4.1.3 球墨 铸铁 
适用 于 公称 压力 < PN40， 介 质 工作 温度 300%C K D 
门 。 其 标准 号 、 主 要 牌号 及 抗 拉 强度 见 表 4-3。 
表 4-3 ”球墨 铸铁 标准 号 、 牌 号 及 力学 性 能 















































क्र e = Բ छु 抗 拉 強 度 | 届 服 强度 
水 准 3 He UM R,/MPa | R,/MPa 
QT400-18 2400 2250 

QT400-15 2400 2250 

QT450-10 2450 2310 

GB/T 12227—2005 QT500-7 テ 500 2320 
OT400-18A 2370 2240 

QT400-15A 2370 2240 

QT500-7A 2420 2290 
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( 续 ) 
"a " - 抗 拉 强度 屈服 强度 
> * HOS ex R,,/MPa R., /MPa 
ASTM UNS 
60-40-18 Բ32800 テ 414 テ 276 
ASTM AS36 
65-45-12 F33100 2448 2310 
/A536M 一 1999 
(2004) 80-55-06 F33800 >552 2379 
100-70-03 F34800 2689 2483 
120-90-02 F36200 2827 2621 
60-42-10 >415 テ 290 
特殊 用 途 球墨 铸铁 
70-50-05 2485 2345 
80-60-03 2555 2415 


4.1.4 RRM 




























































































适用 于 非 腐 蚀 性 介质 ， 在 某 些 特定 条 件 下 ， 如 在 一 定 温 
度 范围 内 、 一 定 浓 度 条 件 下 也 可 以 用 于 某 些 腐蚀 性 介质 ， 适 
用 温度 范围 为 -29 -425 で 。 

1. 碳 素 铸 钢 

碳 素 铸 钢 的 标准 号 、 牌 号 和 力学 性 能 见 表 4-4。 

表 4-4 ” 碳 素 铸 钢 的 标准 号 、 牌 号 及 力学 性 能 
力学 性 能 
标准 号 牌 号 讽 拉 强度 届 服 强度 | 伸 长 率 | 断面 收缩 
R. /MPa R. /MPa| 4(% ) | 率 Z(%) 
CB/T 12229 ZG205—415 415 205 24 35 
--2005 WCA 415 205 24 35 
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续 ) 
力学 性 能 
标准 号 牌号 աաա ա ո: 伸 长 率 断面 收缩 
R,/MPa R. /MPa| 4(%) | 率 Z(% ) 
ZC250 一 485 485 250 22 35 
On WCB 485 250 22 35 
一 2005 ZG275—485 485 275 22 35 
WCC 485 275 22 35 
415- 
WCA 205 24 35 
585 
ASTM 4216 485 - 
WCB 250 22 35 
/ A216M—2008 655 
485 - 
WCC 215 22 35 
655 
数字 
钢 号 Akv/J 
牌号 
420- 
GP240GR | 1.0621 テ 240 | 22 27 
600 
EN1503—1 2000 
420 ~ 
GP240GH | 1.0619 >240 | 22 27 
600 
480 - 
GP280GH | 1.0625 >280 | 22 27 
640 











2. RRN 
碳 素 钢 锯 件 的 标准 号 、 牌 号 和 力学 性 能 见 表 4-5。 
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45 ” 碳 素 钢 锻件 的 标准 号 、 牌 号 及 力学 性 能 
































标 Ա 号 牌号 | 抗 拉 强 度 | 屈服 強度 | 伸長 率 | 断面 收缩 
R„/MPa | Rj/MPa | 4(%) | 率 Z(%) 
4105 | >485 z250 2-22 2-30 
CB/T 12228 一 2005 
25 >450 >275 テ 23 =50 
ASTM AI05/A105M 
A105 | >485 =250 =22 テ 30 

















--2010 


4.1.5 不锈钢 


不 锈 钢 属 耐 蚀 钢 ， 是 铁 与 铬 的 合金 ， 含 有 或 不 含有 其 他 元 
素 ， 其 铬 含量 的 质量 分 数 至 少 为 10.5% ， 铬 是 一 种 能 在 钢 的 表 
面 形成 钝 化 膜 的 元 素 ， 这 种 钝 化 膜 能 保护 钢 免 遭 腐蚀 。 一 般 痪 
门 用 不 锈 钢 基 本 上 可 分 为 奥 氏 体 不 锈 钢 、 马 氏 体 不 锈 钢 、 铁 素 
体 不 锈 钢 、 奥 氏 体 一 铁 素 体 双 相 不 锈 钢 与 沉淀 硬化 不 锈 钢 。 

1. 奥 氏 体 不 锈 钢 

阀门 中 常用 的 不 锈 钢 是 奥 氏 体 不 锈 钢 ， 其 中 18 一 8 型 奥 
氏 体 不 锈 钢 最 为 常用 ， 适 用 温度 范围 很 广 ， 低 温 可 用 于 
- 269१. (iX), ， 高 温 可 达到 816%C， 常 用 的 温度 范围 为 
-196Շ (WA) क 700१८ 。 奥 氏 体 不 锈 钢 是 通过 加 入 扩大 
和 稳定 奥 氏 体 区 合金 元 素 ， 使 之 在 室温 维持 完全 的 奥 氏 体 组 
织 的 不 锈 钢 。 奥 氏 体 不 锈 钢化 学 组 成 有 Cr-Ni 和 Cr-Mn 两 个 
系列 ， 根 据 使 用 环境 的 不 同 再 添加 Mo、N、Cu、Si、Ti、Nb 
等 元 素 ， 形 成 了 许多 钢 号 。 

奥 氏 体 不 锈 钢 具 有 良好 的 耐 蚀 性 、 高 温 抗 氧化 性 和 耐 低 
温 性 能 。 因 此 ， 奥 氏 体 不 锈 钢 广泛 用 于 耐 腐蚀 阀门 、 高 温 阀 
门 和 低温 阀门 。 

阀门 常用 的 奥 氏 体 不 锈 钢 铸件 、 锻 件 材料 见 表 4-6. 
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2. 马 氏 体 不 锈 钢 

马 氏 体 不 锈 钢 是 指 在 室温 下 保持 马 氏 体 显 微 组 织 的 
一 种 铬 不 锈 钢 。 通 常情 况 下 ， 马 氏 体 不 锈 钢 比 奥 氏 体 不 
锈 钢 和 铁 素 体 不 锈 钢 具 有 更 高 的 强度 ， 可 通过 热处理 进 
行 强化 ， 具 有 良好 的 力学 性 能 和 高 温 抗 氧化 性 。 该 种 钢 
在 大 气 、 水 和 弱 腐 蚀 性 介质 如 加 盐水 溶液 、 稀 硝酸 及 某 
些 浓 度 不 高 的 有 机 酸 ， 且 温度 不 高 的 情况 下 均 有 良好 的 
耐 蚀 性 。 但 该 钢 种 不 耐 强 酸 ， 如 硫酸 、 盐 酸 、 涨 硝酸 等 
的 腐蚀 ， 和 常用 于 水 、 营 汽 、 油 品 等 弱 腐 蚀 性 介质 。 由 于 
铬 不 锈 钢 可 通过 热处理 强化 ， 因 此 为 了 避免 强度 过 高 产 
生 脆 性 ， 应 采用 正确 的 热处理 工艺 。 如 ASTM A217/ 
A217M CA15 规定 其 最 低 回 火 温 度 为 595Y 。 

阀门 常用 马 氏 体 不 锈 钢 铸 件 、 锻 件 材料 见 表 4-7。 

表 4-7 阀门 常用 马 氏 体 不 锈 钢 铸件 、 锻 件 材 料 







































































材料 适用 温度 
国 别 Er At 料 牌号 注 
ias 标准 材料 牌号 5 ? 
ZG15Cr12 按 JIS 8243 许 用 应 
( 原 牌号 为 Gen EE e GE 
中 国 T Ké? ?1 CT J 表 温度 范围 确定 
Œ| GB/T 2100 ZC20Cr13 
rtl ( 原 牌 号 为 ZG2Cr13 ) 
| ASTM 牌号 | UNS 编号 
" ASTM A217 -29 ~649| Fk ASME 许 用 应 
国 CAIS 191150 确定 
力 表 确 定 
ASTM A743 | CA40 J91153 
12Cr13( 旧 牌号 1Cr13 
棒 材 中 国 68/5 1220 EUHM 101). 150 
20Cr13( 旧 牌号 2Cr13) 
ASTM 牌号 | UNS 编号 
ASTM 4182 
eh Š F6a S41000 — 
"os ASTM A276 dy 34100 | -29 -649| ， 证 
420 S42000 力 表 确定 
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3. 奥 氏 体 一 铁 素 体 双 相 不 锈 钢 

奥 氏 体 一 铁 素 体 双 相 不 锈 钢 耐 应 力 腐蚀 破坏 性 好 ， 适 用 
于 含 氧 离 子 环境 的 腐蚀 ， 并 具有 较 高 的 强度 ， 常 用 于 化 肥 、 
炼油 、 海 上 采油 。 海 水 淡化 等 工 况 条 件 。 

目前 制造 阀门 壳 体 〈 承 压 件 ) 的 双 相 不 锈 钢材 料 大 多 
采用 美国 材料 ， 常 用 的 奥 氏 体 一 铁 素 体 双 相 不 锈 钢 铸 件 、 银 















































件 材料 见 表 4-8, 
表 4-8 常用 奥 氏 体 一 铁 素 体 双 相 不 锈 钢 铸 件 、 锻 件 材料 
材料 "T ॥ 5 适用 温度 լ 
状态 n i ASTM 牌号 UNS 编号 “१ क 
1B(CD4MCuN) | J93372 
ASTM 4995 | 4A(CD3MN) J92205 
件 ASTM A890 | SA(CE3MN) J93404 
美国 6A(CD3MWCuN) | J93380 ՀՅ15 
F51 S31803 
锻件 ASTM 4182 F53 S32750 
F55 S32760 




















4.1.6 铬 一 钼 钢 和 铬 一 钼 一 钒 钢 


铬 一 钼 钢 和 铬 一 钼 一 钒 钢 主 要 用 在 高 温 、 高 压 的 场合 ， 
要 求 钢 在 高 温 下 具有 较 好 的 抗 蠕 变 强 度 和 抗 高 温 氧化 性 ， 适 
用 温度 -29 ~ 650% ， 主 要 用 于 火力 发 电 的 高 温 、 高 压 蒸汽 
及 炼油 企业 的 石油 裂解 、 催 化 有 裂化、 加 氧 等 含有 硫化 物 、 氧 
腐蚀 的 石油 介质 。 例 如 催化 系统 采用 5Cr-0. 5Mo 44, 加 気 装 
置 温 度 较 低 的 采用 1. 25Cr-0. 5Mo 钢 ， 温 度 较 高 的 加 氧 裂化 、 
加 氧 脱硫 、 煤 液化 等 装置 中 采用 2. 25Cr-1Mo 钢 。 

ZG1CrSMo 称 5Cr-0. 5Mo 钢 ， 这 种 钢 具 有 良好 的 抗 石 油 
裂化 过 程 介质 腐蚀 的 性 能 ， 对 含有 硫化 物 的 热 油 介质 耐 蚀 性 
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好 ， 具 有 抗 氢 腐蚀 的 能 力 ， 并 具有 良好 的 热 强 性 。 
ZG1Cr5Mo 制造 工艺 较 差 ， 易 产生 铸造 有 裂纹， 焊接 时 热 
影响 区 会 出 现 马 氏 体 组 织 而 产生 明显 的 脆 化 ， 所 以 要 制订 正 
确 的 焊接 工艺 。 焊 前 需 进行 预 热 ， 焊 后 需 进行 热处理 。 一 般 
预 热 温度 300 -400 で ， 焊 后 热处理 温度 740 -760 で 。 
常用 的 铬 一 钥 、 铬 一 钼 一 钒 钢 链 件 、 锻 件 材 料 见 表 4-9。 
表 4-9 常用 铭 一 钥 、 铬 一 钼 一 钒 钢 铸件 、 锻 件 材 料 






















































































料 示 准 mm 适用 温度 注 
MATES 材料 牌号 PMP "| 
ZG20CrMo «510 
Սարան: ZC20CrMoV «540 
—1999 ZGI5Cr Mol V «570 
ZC1CrSMo <550 
中 国 WC! 468 | 铸件 回 火 温度 不 应 低 
Eo SEN <593 | րլ CUE ուն 
թ. F675% 
铸件 回 火 温度 不 应 低 
"m CI2A «648 | 30१ 
TM 牌号 编号 
ASTM 牌号 | UNS 编号 Class150 法 兰 端 间 的 适 
WC1 112524 | <4es | 用 温度 < 538%C, 其 中 
WCI 、WC6 、WC9 .C5 .C12 
WC6 112072 仅 使 用 经 正 火 和 回 火 的 
材料 。 日 本 电力 标准 
का WC9 121890 E101 規定 1.25Cr0. 5Mo 
美国 ASTM १217 _29 |( WC6 ), 2.25Cr-1Mo 
G J42045 -|(Wc9) 最 高 使 用 温度 为 








593°C ,为 WC6 、WC9 在 高 
595 

SEE EE 于 566 和 温度 区 域 使 用 时 
要 考虑 发 生 过 氧化 作用 
CI2A | 184090 即 生成 氧化 皮 的 可 能 性 





































































































(Յէ) 
料 न ME Ք 牌 իճ 温 度 注 
ME 材料 牌号 医用 温度 
15CrMo «550 
中 国 187 9626 15CrMo 
॥ լ999 
12Crl MoV <570 
15Crl Mol V 
ASTM 牌号 | UNS 编号 us իր: 
F 用 温度 538१, 其 中 
11 CLI | ९11597 u 
ii -29- FL 仅 使 用 经 正 火 和 下 
F22 CLI | K21590 | 593 | 火 的 材料 
H 112822 | ց. 
美国 ASTM A182 
F5 K41545 468 
F9 K90941 
F -29 ~ 
91 K90901 Go 
Ի92 K92460 














4.1.7 低温 钢 


一 般 低温 指 -29 ~ -101Y 范 围 内 ，-101 ~ - 269१ 为 超 低 
温 范 围 。 石 化 企业 规定 了 低 于 -207 就 算 低温 ， 一 般 碳 素 钢 
低 合金 钢 、 铁 素 体 钢 在 低温 下 韧性 急剧 下 降 ， 脆 性 上 升 ， 这 种 
现象 称 材 料 的 冷 脆 现象 。 为 了 保证 材料 的 使 用 性 能 ， 不 仅 要 求 
材料 在 常温 时 有 足够 的 强度 、 韧 性、 加 工 性 能 以 及 良好 的 焊接 
性 能 ， 而 且 要 求 材料 在 低温 下 也 具有 抗 脆 化 的 能 力 。 男 外 由 于 
低温 工 况 的 特殊 性 ， 材 料 在 低温 时 会 发 生 收 缩 ， 各 个 零件 收缩 





























率 不 同 将 导致 某 些 密封 部 件 发 生 泄漏 。 此 外 ， 奥 氏 体 不 锈 钢 在 
马 氏 体 转变 温度 时 ， 部 分 奥 氏 体 转变 成 马 氏 体 而 引起 体积 变化 





导致 国门 泄漏 也 是 一 个 重要 原因 。 因 此 ， 





综合 考虑 阀门 各 部 位 
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零件 的 材料 


适用 于 低温 下 的 钢材 要 求 在 低温 下 有 足够 的 韧性 ， 衡 量 


、 结 构 特点 才能 使 低温 阅 选 材 更 合理 。 











其 声 性 的 指标 是 在 低温 下 的 冲击 能 量 。 不 同类 型 (mx 
的 低温 钢 适用 于 不 同 的 低温 温度 。 低 温 立 门 按 适用 的 温度 划 
-101". 
度 等 级 的 阀门 所 选用 的 钢材 必须 在 所 适用 的 温度 下 达到 标准 
定 的 冲击 能 量 才 是 安全 的 。 
阀门 常用 的 低温 钢 铸件 、 


分 为 -46C 


-70% 








-196C 四 條 等 角 , 不同 強 


锻件 材料 见 表 4-10。 
表 4-10 常用 的 低温 钢 铸件 、 锻 件 材料 








) 























Gs 国 別 | փոր 材料 牌号 | 
LCB -46 
JB/T 248 一 LC1 -59 
中 国 
2008 LC2 -73 
LC3 - 101 
ASTM 牌号 | UNS 编号 
LCA 102504 ջի 
LCB J03303 -46 
et LCC )02505 -46 
LCI J12522 -59 
美国 ASTM A352 | 102 122500 zum 
LC2-1 )42215 -73 
LC3 J31550 -101 
LC4 )41500 -115 
LC9 J31300 -196 
CA 6NM )91540 33 
















































































( 续 ) 

国 别 | փար 材料 牌号 SS 备注 
LF1 一 29 
LF2 ー46 
LF3 - 101 
锻件 | 美国 | ASTM 4350 LF5 -59 
LF6 -56 
LF9 一 73 
LF787 一 73 

















4.1.8 RESE 


1. 纯 镍 

纯 镍 在 热 浓 碱 液 中 耐 蚀 性 极 好 ， 不 产生 碱 脆性 应 力 腐蚀 
开裂 ， 对 水 、 海 水 、 高 温 干 氟 耐 蚀 性 良好 ， 但 不 耐 氧 化 性 酸 
和 含有 氧化 剂 的 溶液 以 及 多 数 熔融 金属 的 腐蚀 ， 在 高 温 含 硫 
的 气体 中 能 腐蚀 变 脆 。 
常用 的 纯 镍 材料 见 表 4-11 。 














表 4-11 常用 的 纯 镍 锻 材 、 棒 材 











Թթ 棒 材 
类 别 通用 名 称 
ASTM 牌号 | UNS 编号 ASTM 牌号 | UNS 编号 
Nickel 200 99Ni B160 N02200 B160 N02200 
钝 镍 
Nickel 201 99Ni 低 C | B160 802201 8160 NO02201 
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2. 镍 铬 铁合金 
锦 铬 铁合金 即 nconel 合金 ， 合 金 中 含有 一 些 铁 ， 含 铁 
量 低 的 称 Inconel 合金 Inconel 合金 中 的 镍 含量 比 不 锈 钢 多 
悍 多 ， 因 而 对 热 碱 液 ， 碱 硫化 物 的 耐 名 性 比 不 锈 钢 好 ， 抗 高 
昌 腐 蚀 性 也 更 好 。 
常用 的 镍 铬 铁合金 材料 的 锻件 及 棒 材 牌号 见 表 4-12. 
表 4-12 常用 的 镍 铬 铁合金 锻 材 和 棒 材 



































iM 棒 材 
类 别 通用 牌号 通用 名 称 ASTM UNS ASTM UNS 
牌号 | 编号 | 牌号 | 编号 
Inconel 600 72Nil5Cr8Fe B564 |N06600 B166 | १06600 





Inconel 625 60Ni22Cr9Mo3.SCb 3564 |N06625 | 8446 | N06625 





Ni-Cr-Fe| Inconel X-750 73Nil5 (6. 8 Fe 5637 |NO7750 [8637 | NO7750 





Inconel 718 418, 5013. 1Mol18. 5Fe | 8637 |NO7718 | B637 | १07718 


























Inconel 800 33Ni21Cr42 Fe B564 | (08800 | 8408 | 08800 
3. 镍 钼 合金 
锦 钼 合金 中 常用 的 是 Hastelloy-B， 它 对 所 有 浓度 的 沸腾 








盐酸 都 有 良好 的 耐 蚀 性 ， 此 外 在 磷酸 、 氧 氟 酸 、 省 酸 、 硫 
酸 、 醋 酸 和 其 他 有 机 酸 等 非 氧化 性 酸 和 非 氧化 性 盐 溶液 以 及 
湿 氯 化 氧 等 多 种 气体 中 也 有 很 好 的 耐 蚀 性 

带 用 的 旬 钼 合金 锯 材 和 棒 材 见 表 4-13 

4. 镍 铬 钼 合金 

镍 钼 合金 中 加 入 铬 元 素 即 为 镍 铬 钼 合金 ， 铬 的 加 入 量 与 
不 锈 钢 相似 ， 常 用 的 牌号 主要 有 : Hastelloy c、Hastelloy c- 
276 、Hastelloy c4。 由 于 含有 铬 所 以 能 耐 氧 化 性 酸 ， 硝 酸 、 
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硝酸 和 硫酸 的 混 酸 、 铬 酸 和 硫酸 的 混 酸 等 腐蚀 ， 也 可 耐 氧化 


性 盐 或 含有 其 








他 氧化 剂 的 介质 ， 如 温度 高 于 常温 的 次 氧 酸 盐 


等 的 腐蚀 。 在 海水 、 蚁 酸 、 湿 氧 中 耐 蚀 性 能 好 ， 也 可 用 于 含 
氯 或 氧化 物 的 介质 。 但 是 ， 镍 铬 钥 合 金 在 盐酸 中 的 耐 蚀 性 不 
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FESR FAA ԽԵՏ DLE 4-14 。 


表 4-13 ”常用 的 镍 钥 合金 锻 材 和 棒 材 















































锻 材 棒 材 
类 别 通用 牌号 通用 名 称 ASTM UNS ASTM| UNS 
牌号 | 编号 | 牌号 | 编号 
Hastelloy A 
Ni-Mo Hastelloy B 62Ni28MoSFe  |B335 N10001 |B335 | N10001 
Hastelloy B-2 
表 4-14 常用 的 镍 铬 钼 合金 锻 材 和 棒 材 
锻 材 TEM 
类 别 通用 牌号 通用 名 称 ASTM UNS ASTM UNS 
牌号 | 编号 | 牌号 | 编号 
AMS AMS 
Hastelloy c |55Nil6Mol6Cr4W N10002 N10002 
5750 5750 
Ni-Cr-Mo B462 
Hastelloy c-276 | 54Nil6Mol5Cr N10276 |B574 | N10276 
B564 
Hastelloy c-4 61Nil6Mol6Cr |B574 N06455 |B574 | N06455 














5. 镍 铜 合金 
镍 铜 合金 含 铂 70% 、 铜 30% ， 即 Monel 合金 。Monel 合 
金 对 非 氧 化 性 酸 ， 特 别 是 氧 氟 酸 的 耐 腐蚀 性 非常 好 ， 常 温 下 
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各 种 浓度 的 氧 氟 酸 都 能 使 用 
用 于 沸点 。 旬 铀 合金 
TR. RRE 














在 浓 





10% 的 


氧化 性 酸 和 其 他 强 氧 化 性 溶液 、 燃 盐 、 熔 融 金 


气体 的 腐蚀 。 








氟 酸 中 可 以 


对 热 浓 碱 也 有 很 好 的 耐 蚀 性 ， 但 不 如 纯 
可 耐 海水 ， 低 浓度 盐酸 和 各 种 有 机 物 


但 不 耐 
属 和 高 温 含 硫 



































常用 镍 铜 合金 锯 材 和 棒 材 见 表 4-15 
表 4-15 常用 镍 铜 合金 锻 材 和 棒 材 
锯 材 棒 材 
类 别 通用 牌号 通用 名 称 ASTM UNS |ASTM| UNS 
牌号 编号 | 牌号 | 编号 
Monel 400 67Ni30Cu B564 | NO4400 | 8164 | Վ04400 
GEN Monel K500 | 64Ni30Cu3Al Bea N05500 ՀԱՏ 05500 
4676 4676 
6. REA EH 
镍 基 铸 造 合金 与 变形 合金 的 化 学 元 素质 量 分 数 是 不 完全 





相同 的 ， 有 些小 的 差异 。 这 些 成 分 上 的 差异 是 考虑 铸造 合金 
要 有 优异 的 铸造 性 能 ，i; 
其 优异 的 变形 性 能 。 铸 造 镍 基 合 金 的 牌号 以 及 


合金 的 对 应 关系 见 表 4-16 


应 铸造 





HRE, MZE 


金 则 考虑 





表 4-16 铸造 镍 基 合 金 与 其 相似 的 变形 合 


类 似 的 变 



































铸件 相似 的 变形 合金 
类 别 mA = 
标准 号 牌号 通用 名 称 标准 号 ”| UNS 编号 
Nickel 200 N02200 
Ni | ASTM A494 | CZ 一 100 ASTM 8160 
Nickel 201 N02201 
Ni-Mo | ASTM A494 | N 一 12MV| Hastelloy B | ASTM B335 | N10001 
















































































(E) 
Wa m 相似 的 变形 合金 
人 
标准 号 牌号 通用 名 称 标准 号 “| UNS 编号 
ASTM A494 |CW 一 12MWI Hastelloy c ASTM 5750 | N10002 
ASTM B462 
Ni-Cr-Mo Hastelloy c-276 N10276 
ASTM A494 | CW 一 2M ASTM BS64 
Hastelloy c-4 ASTM 8574 | հ06455 
ASTM A494 | CY 一 40 Inconel 600 ASTM BS64 | NO6600 
Ni-Cr-Fe ASTM BS64 
ASTM A494 | CW 一 6MC Inconel 625 N06625 
ASTM B446 
M35—1 
M35—2 
Ni-Cu | ASTM A494 | M30—H Monel 
M2SS 
M30C 
注 : Ni Cu 合金 铸件 要 求 焊 接 时 应 选用 M35—1 或 M30c。 





7. ASME 316. 34 中 包含 的 常用 镍 基 合 金 
ASME 816. 34 中 包含 的 常用 名 基 合 金 见 表 4-17。 


4.1.9 铀 合金 

铜 合 金 主 要 适用 于 工作 温度 在 -273 ~200% 之 间 ， 公 称 
压力 小 于 等 于 PN40 的 氧气 管 路 用 阀门 和 海水 管 路 和 装置 用 
阀门 。 

常用 的 铜 合金 铸件 材料 见 表 4-18 。 
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表 4-17 ASME 816. 34 中 包含 的 常用 镍 基 合 金 










































































































































































材料 组 通用 名 称 标准 号 牌号 Ճ Է 
适用 温度 入 650% , 仅 使 用 经 
3.3 Nickel 201 | ASTM B160 | NO2201 | 退火 的 材料 ,CL150 法 兰 端 阀门 
538°C 
所 用 温度 475°C 
3.4 | Monel 400 N04400 ii RE 仅 使 用 
么 退火 的 材料 
适用 温度 入 650% , 仅 使 用 经 
3.5 | Inconel 600 N06600 | 退火 的 材料 ,CL150 法 兰 端 阀门 
<538°C 
适用 温度 大 816Y , 仅 使 用 经 
3.6 | Inconel 800 N08800 | 退火 的 材料 ,CL150 法 兰 端 阀门 
«538€ 
ASTM B564 
适用 温度 入 645% , 仅 使 用 经 
Inconel 625 uns 
退火 的 材料 ,CL150 法 兰 端 阀 门 
N06625 | s538 や ,退火 状态 的 N06625 经 
538 ~700% 受 热 后 ,其 室温 下 冲 
Inconel 825 e 
击 强度 会 下 降 
3.8 适用 温度 和 538Y , 仅 使 
Hastelloy B N08825 、 
经 退火 的 材料 
适 <425% 
Hastelloy c-276 | ASTM B335 | N10001 mM 仅 使 
经 退火 的 材料 
适用 温度 大 675% , 仅 使 用 经 
Hastelloy c4 | ASTM B564 | N10276 “| 固 溶 处 理 的 材料 ,CL150 法 兰 端 
WRT J 538°C 
适 <425% 
Ni-Mo ASTM B574 | N06455 ü m ուք 
经 固 深 处理 的 材料 
3. 15 
N—DWV | 御用 温度 s538 , 仅 使 
Ni-Mo-Cr | ASTM A494 














CW 一 12MW 








经 固 溶 处 理 的 材料 
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表 4-18 常用 的 铜 合金 铸件 材料 
力学 性 能 

国 别 合金 牌号 合金 名 称 
R,/MPa Ru /MPa| 4(% ) | HBW 
ZCuSn3Zn11Pb4 | 3-11-4 锡 青铜 175 | | 590 
ZCuSn5Pb5Zn5 | 5-5-5 锡 青 铜 200 | | 13 590 
ZCuSn10Pb1 10-1 锡 青铜 220 130 3 785 
ZCuSn10Zn2 10-2 锡 青铜 240 120 12 685 
ZCuAl9Mn2 9-2 铝 青铜 390 20 835 
中 国 | ZCuAll0Fe3 10-3 铝 青铜 490 180 13 890 
ZCuZn25Al6Fe3Mn3| 25-6-3-3 铝 黄 铜 | 725 380 10 | 1575 
ZCuZn38Mn2Pb2 | 3822 EC EEN 245 10 685 
ZCuZn3Pb2 33-2 铅 黄 铜 180 70 12 490 
ZCuZn40Pb2 40-2 铅 黄 铀 220 15 785 
ZCuZnl6Si4 16-4 硅 黄 铜 345 15 885 
C95200 铝 青铜 450 170 20 110 
C95300 铝 青铜 450 170 20 110 
C95400 铝 青铜 515 205 12 150 
C95410 铝 青铜 515 205 12 150 
Ը95500 镍 铝 青铜 620 275 | 6 | 190 
美国 ९955200? 镍 铝 青铜 862 655 2 255 
C95600 硅 铝 青铜 415 195 10 一 
C95700 FD FF 620 275 20 — 
C95800 镍 铝 青铜 585 240 15 — 
C95820 镍 铝 青铜 650 270 13 - 

Ը95900 铝 青铜 








 ， 仅 在 热处理 状态 下 使 用 。 
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4.2 内 件 材料 


Խութի (յո). հոց के की पी की की SOW 
件 (tim) 材料 。 常 用 的 内 件 材料 组 合 见 表 4-19. API 
600—2009 《石油 和 天 然 气 工 业 用 螺栓 连接 阀 盖 的 钢 制 闻 
阀 》 规 定 的 内 件 材 料 组 合 见 表 4-20。 
表 4-19 常用 的 内 件 材 料 组 合 










































































序号 阀 杆 材料 密封 面 材料 

1 13Cr 13Cr/13 Cr 
2 13Cr 13Cr/STL 
3 13Cr STL/STL 

4 13Cr 13Cr/Monel 
5 17-APH STL/STL 

6 17-APH 17-APH/17-4PH 
7 Monel Monel/Monel 
8 304 304/304 

9 304 304/STL 
10 304 STL/STL 
11 316 316/316 
12 316 316/STL 
13 316 STL/STL 
14 3041, 304L/304L 
15 304L 304L/STL 
16 304L STL/STL 
17 316L 316L/316L 





































































































( 续 ) 
序号 ETH 密封 面 材料 
18 3161, 316L/STL 
19 316L STL/STL 
20 321 321/321 
21 321 321/STL 
22 321 STL/STL 
23 12CrI8Ni9 12Cr18Ni9/12Cr18Ni9 
24 12Cr18Ni9 12Cr18Ni9/STL 
25 12Cr18Ni9 STL/STL 
26 12CrI7Nil2Mo2 12Cr17Ni12Mo2/12Cr17Ni12Mo2 
27 12CrI7Nil2Mo2 12Cr17Ni12Mo2/STL 
28 12CrI7Nil2Mo2 STL/STL 
29 20 号 合金 20 号 合金 /20 号 合金 
30 Hastelloy B Hastelloy B/Hastelloy B 
31 Hastelloy c Hastelloy c/Hastelloy c 
32 F51 F51/F51 
33 FS1 F51/STL 
34 38CrMoAIA STL/STL 
35 25Ci2Mol VA STL/STL 
36 4Cr10Si2Mo STL/STL 
37 4Crl4Nil4W2Mo STL/STL 
38 Inconel Inconel/Inconel 











: 1. 表 中 所 列 的 材料 组 


2. 用 和 斜 杠 分 开 的 





的 不 同 应 以 使 

















合 仅 是 各 种 材料 组 合 中 的 一 部 
条 件 为 依据 来 选材 
պրիմ, di] 





或 根据 合同 要 求 确定 
面 材料 可 选 两 种 材料 之 一 ， 闸 























(बिक) 密封 面 材料 为 另 一 种 。 








分 ， 根 据 工 况 条 
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4.3 焊接 材料 





焊接 主要 应 用 于 阀门 密封 面 的 堆 焊 、 铸 件 缺 陷 的 补 焊 和 
产品 结构 要 求 焊接 的 地 方 。 焊 接 材料 的 选用 与 其 工艺 方法 有 
X. Է Լն ատա. ԼԻ յի. TD. 
二 氧化 碳 气体 保护 焊 等 ， 所 用 的 材料 各 不 相同 ， 这 里 只 介绍 
最 普遍 、 最 常用 的 焊接 方法 一 一 手工 电弧 焊 所 用 的 各 种 材 
料 。 下 面 重 点 介绍 铸件 补 焊 、 结 构 焊 所 用 的 各 种 电焊 条 。 


4.3.1 阀门 产品 上 用 于 铸件 焊 补 、 结 构 焊 常用 的 焊 
sz 
त्र 


阀门 产品 上 用 于 铸件 焊 补 、 结 构 焊 常用 的 和 焊条 牌号 见 表 
4-210 























表 4-21 铸件 焊 补 、 结 构 焊 常用 焊条 牌号 















































类 别 牌号 型 号 AWS 标准 

1422 E4303 
1427 E4315 

碳 钢 焊条 J502 E5003 GB/T 5117—1995 
J506 E5016 E7016 
J507 E5015 E7015 
A102 E308—16 E308—16 
A132 E347—16 E347—16 

不 锈 钢 T 

A002 E308L—16 E038L—16 GB/T 983—1995 
A202 E316—16 E316—16 
A212 E318—16 E318—16 

























































































(5) 
类 别 牌号 型 号 AWS 标准 
A022 E316L—16 E316L—16 
不 锈 钢 A302 E309 一 16 E309 一 16 
CB/T 983—1995 
焊条 A402 E310 一 16 E310 一 16 
0202 E410 一 16 E410 一 16 
R337 IES515 一 B2 一 VN 
R107 E5015—A1 E7015—A1 
低 合 爹 而 R307 E5515—B2 E8015—B2 
GB/T 5118—1995 
热 钢 焊条 R407 E6015 一 B3 E9015 一 B3 
RS07 ES MoV 一 15 | | 
R707 E9Mo—15 | | 
W707Ni ES515 一 C1 E8015 一 C1 
低 合金 W907Ni E5515—C2 E8015—C2 
钢 焊 条 W107Ni ES015 一 C2L | E7015—C2L | GB/T 5118—1995 
W607H ES515 一 C1 E8015 一 C1 
Monel 焊条 | R-Mo3NiCu7 | | ERNiCu-7 
HoCi20 Ni10Ti ER321 
HoCr21Ni10 ER308 
不 锈 钢 
o HoCr19Nil2Mo2 ER316 GB/T 4241—2006 
HooCi21NilO ER308L 
HooCr19Ni12Mo2| ER316L 


4.3.2. 有 承 压铸 件 补 焊 用 焊条 














1) 承 压 基体 材料 为 WCB WCC 类 采用 GB/T 5117 一 
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2009 中 的 1502 ( 型 号 E5003) ոն 1507 (型 号 ES015 ) 。 
2) 承 压 基体 材料 为 奥 氏 体 不 锈 钢 类 ， 焊 条 选用 见 表 4- 





















































22 
3) 承 压 基 体 材料 为 低 合金 耐 热 钢 类 ， 焊 条 选用 见 表 4- 
23. 
4) 承 压 基体 材料 为 低温 钢 类 ， 焊 条 选用 见 表 4-24. 
表 4.22 ” 奥 氏 体 不 锈 钢 承 压铸 件 补 焊 焊 条 
铸件 热处理 后 和 试 压 | 铸件 热处理 前 或 铸件 外 表 
基体 材料 渗 漏 的 补 烛 焊 条 | 面 一 般 缺 陷 的 补 焊 烛 条 
牌号 | 型 号 | ms 型 号 
CF8 、ZGOCr18 Ni9 A102 E308 一 16 
ZGOCrl8Ni9Ti ZLC1Cr18Ni9Ti A132 E347—16 A132 E347—16 
CF3 、ZGOOCr18 Ni10 A002 |E308L—16| A002 E308L—16 
CFSM 、ZGOCrl8Nil12Mo2Ti A212 E318—16 4202 ipte 
A212 E318—16 
CF3M A022 |E316L—16| A022 E316L—16 














表 4-23 ” 低 合 金 耐 热 钢 承 压铸 件 补 焊 焊条 


























mo 
基体 材料 
牌号 型 号 
ZG1CrS Mo RS07 El 一 SMoV 一 15 
WC6 、ZG20CrMo R307 E5515—B2 
WC9 R407 E6015—B3 
ZG20CrMoV ,ZG15 Cr1 Mol V R337 E5515—B2—VNb 
C5 R707 E9Mo—15 
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表 4-24 低温 钢 类 承 压铸 件 补 焊 焊 条 


































































































基体 材料 " 
牌号 型 号 
LCB 1.0९ J507 、J507H E5015 、AWS E7015 
LC1 W607H ES515 一 C1 
LC2 W707Ni ES515 一 C1 
W907Ni E5515—C2 
LC3 
W107Ni ES015 一 C2L 
44 AR 
常用 的 垫 片 有 非 金 属 热 片 、 半 金属 和 人 金属 热 片 。 
4.4.1 非 金属 垫 片 及 使 用 条 件 
非 金属 垫 片 及 使 用 条 件 见 表 4-25 。 
表 4-25 非 金属 垫 片 及 使 用 条 件 
名 ՖԽ 代号 压力 等 级 适用 温度 /%C 
天 然 橡胶 NR PN20 -50 -90 
ST SUBE CR PN20 -40 ~100 
(Ins NBR PN20 -30 ~110 
TRH SBR PN20 -30 ~ 100 
乙 两 橡胶 EPDM PN20 -40 - 130 
气 橡 胶 Viton PN20 -50 -200 
石棉 橡胶 板 Ճ8350 PN20 
XB450 «300 
耐 油 石棉 橡胶 板 NY400 | P *t<650MPa .°C 
酸性 或 填充 聚 四 氟 乙 烯 PN50 - 196 ~260 
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4.4.2 半 人 金属 垫 片 及 使 用 条 件 


1) 柔性 石墨 复合 垫 及 使 用 条 件 见 表 4-26 
表 4-26 ”柔性 石墨 复合 垫 及 使 用 条 件 

















芯 板 及 包 边 材料 公称 压力 适用 温度 /%C 
低 碳 钢 PN20 ~ PN110(CL150 ~ CL600) 450 
650( 用 于 氧化 性 
06Crl9Nil0 PN20 ~ PN110(CL150 ~ CL600) 《用 于 氧化 
介质 时 <450) 











2) 金属 包 获 垫 片 及 使 用 条 件 见 表 4-27 
表 4-27 ”金属 包 履 垫 片 及 使 用 条 件 


包 複 金属 材料 | HB | 填充 材料 公称 压力 适用 温度 /%C 
























































纯 馈 板 13 40 
纯 铜 板 T3 | 60 | am 
镀 锡 薄 钢 板 
锯 锐 薄 钢 板 08F ալ 石棉 橡胶 板 | 20 ~ PN150 400 
5 է (CL150 ~ C1900) 
06Crl9Nil0 
022Crl9Nil0 | 187 "m 
022Cr17Nil4Mo2 





3) 缠绕 式 垫 片 及 使 用 条 件 见 表 4-28 
表 4-28 缠绕 式 垫 片 及 使 用 条 件 












































金属 帯 材料 | 非 金属 带 材料 压力 等 级 适用 温度 /%C 
06Crl9Nil0 柔性 石墨 650 
PN20 ~ PN260 于 
06Cr17Ni12Mo2 柔性 石墨 (用 于 氧化 性 介质 时 <450) 
(CL150 ~ CL1500) 
022Cr17Ni14Mo2 | EE 200 
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HE RIED M2 4-29 







































































4) WIE 
表 4-29 齿 形 组 合 垫 及 使 用 条 件 
适用 温度 क] Ei 
齿 形 环 材料 | 覆盖 层 材料 | 压力 等 级 á եյ 
10 或 08 450 
PN20 50 
06013 柔性 石墨 
TI թառ | 用 于 氧化 性 介质 ) <450 
06Crl9Nil0 SOLUS. n: 
CL2500) 【用 于 氧化 性 介质 入 450 ) 
06Crl7Nil2Mo2| 聚 四 氟 乙 烯 200 

















4.43 人 金属 垫 片 及 使 用 条 件 


金属 热 片 及 使 用 条 件 见 表 4-30 
表 4-30 金属 垫 片 及 使 用 条 件 


























H कै प), 2 压力 等 级 适用 温度 /SC 
10 或 08 120 IPN20 ~ PN420( CL150 ~ (12500) 450 
06Cr13 170 540 
06Cr19Ni10 PN20 ~ PN150( CL150 ~ (1900) 
— ーー 160 600 
06Cr17Ni12Mo2 





材料 硬度 值 低 HB30 ~ HB40 








① 金属 垫 环 的 硬度 值 应 比 





4.5 填料 


填料 是 动 密封 的 填充 材料 ， 用 来 填充 填料 函 空间 以 防 介 
Jë H mitt më PR 2 [8] EU o 
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այի ՄԱ 

1. 盘 根 型 

1) Ë J ոխ իւք լ: XS250F、XS350F、XS450F、 
XS550F , 

2) 油 浸 石 棉 填料 : YS250F, YS350F, १५4501. 

3) 浸 聚 四 氛 乙 烯 石棉 填料 。 

4) 柔性 石墨 编织 填料 : 根据 增强 材料 的 不 同 可 分 另 
iki 300°C , 450°C , 600°C , 650°C 8506. 

5) Մվտ M ZRIEUEL. MSHA POS Ms मे 72 SRN 
料 。 

6) 半 人 金属 编织 填料 : 以 夹 有 不 锈 钢丝 、 铜 丝 的 石棉 作 
HaT, I RHR, PERN, BIRA, KPH 
的 石棉 线 编织 起 来 ， 根 据 用 途 其 表面 用 石墨 、 云 母 、 二 硫化 
钼 润滑 剂 处 理 。 也 有 的 以 石棉 为 芯 ， 用 润滑 的 涂 石 墨 的 铜 稍 
扭 制 而 成 。 

2. 成 形 填 料 

1) 橡胶 。 

2) 尼龙 。 

3) RUML 

4) 填充 聚 四 氟 乙 烯 、 增 强 材料 为 玻璃 纤维 ， 一 般 为 
8% ~15% 玻 璃 纤维 。 

5) 柔性 石墨 环 。 














(ml 











46 紧 固件 


阀门 产品 上 用 的 紧 固件 主要 指 的 是 阀门 中 法 兰 用 的 螺栓 
和 螺母 ， 这 个 部 位 的 紧 固件 是 重要 的 紧 固件 。 




















准 规范 所 规定 的 材料 。 
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常用 的 紧 固件 材料 基本 上 可 分 为 中 国标 准 规范 与 美国 标 


















































中 国标 准 规范 的 常用 紧 固 件 材料 见 表 4-31、 表 4-32、 表 
4-33 、 表 4-34。 
表 4-31 GB150 螺栓 、 螺 母 材 料 组 合 
螺 柱 材料 螺母 材料 工作 温度 / で 
35 0235A > -20 -300 
35 15 > - 20 - 350 
40MnB ,40MnVB ,40Cr 35 40Mn 45 > -20 - 400 
30CrMoA 30CrMoA - 100 ~ 500 
40Mn 45 > - 20 - 400 
35CrMoA 

30CrMoA ,35CrMoA - 100 ~ 500 
30CrMoA > - 20 ~ 500 

25Cr2MoVA 
25Cr2MoVA > -20-550 

35CrMoA 
35 CrMoVA > - 20 ~ 500 
35CrMoVA 

1Cr5Mo 1CrS Mo > -20 -600 
20Cr13 12Cr13 、20Cr13 > - 20 - 450 
25Cr2MoVA > - 20 ~ 550 

06Cr19Ni10 
06Cr19Ni10 - 196 ~700 
06Cr17Ni12Mo2 06Cr17Ni12Mo2 - 196 -700 
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表 4-32 国标 法 兰 用 螺栓 螺母 材料 























SCH 公称 [ERS ge 公称 [工作 温度 
լ 压力 | Z< | 压力 | / で 
0235A < PN25 25Cr2Mol VA 550 
300 
35 < PNSO 20Crl Mol VNbB 
< PN420 570 
35CrMo 500 20Cr1 Mol VTiB 
— t< PN420 
25Cr2 MoVA 550 2Cr12WMoVNbB 600 




















表 4-33 ”低温 管道 法 兰 用 螺栓 、 螺 母 




































































螺栓 试 | 使 用 螺母 试 
աե ավ տք լ արաց 上 
LSC oul 史 RX (im) 
材料 状态 | ”规格 材料 
/Շ |7Շ / や で 
< M22 -29 
正 火 
35 M24 ~M48 | -20 15 正 火 
-29 
< M48 
-29 免 作 
40Cr 35 
40MnB աո 40 T 或 
一 一 一 一 一 一 一 回 տապ, | 
40MnVB - 40 40Mn 
— < M56 
30Mn2 
35CrMoA 
-100 30CrMo 调 质 -70 
30CrMoA -100 35CrMo 
բոռ 
06Cr19Ni10 < M48 06Cr19Ni10 
免 作 固 溶 | 免 作 
06Cr17Ni12Mo2 < M33 - 196 | 06Cr17Ni12Mo2 
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4-34 PN160 ~ PN320 螺栓 、 螺 母 材 料 配对 



















































































螺栓 材料 螺母 材料 螺栓 材料 螺母 材料 
40 35 40 25 
40MnB 40Mn 
35CrMoA 40Cr 35CrMo 20CrMo 
美国 常用 的 螺栓 、 螺 母 材料 配对 见 表 4-35. 
表 4-35 美国 常用 的 螺 栓 、 螺 母 材 料 
թ वी 螺 BJ: " 
որ ռր i& Hj 35 m 
标准 牌号 标准 牌号 
B7 2H -29 «4256 
B7M 2HM| -29 -425 や 执行 NACE 标准 的 抗 硫 阀 
ASTM A193 
B16 7 -29 ~ 593°C 
/AI93M ASTM A194 
BS ES 
/A194M - 196 -700 や 
B8M 8M 
ASTM A320 
17 4 -101 - -46Շ 
/ A320M 























Տու 阀门 驱动 装置 








阀门 驱动 装置 是 用 于 操作 阀门 并 与 阀门 相连 接 的 一 种 装 
置 。 该 装置 可 以 用 电力 、 气 压 、 液 压 或 其 组 合 形式 的 动力 源 
来 驱动 ， 其 运动 过 程 可 由 行程 、 转 矩 或 轴 向 推力 的 大 小 来 控 
制 。 

阀门 驱动 装置 应 有 的 工作 特性 和 利用 率 取决 于 阀门 的 种 
类 、 装 置 的 工作 规范 以 及 阀门 在 管线 或 设备 上 的 位 置 。 





























5.1 阀门 驱动 装置 的 分 类 





阀门 驱动 装置 按 下 列 特征 可 分 为 : 

(1) 按 能 源 形式 ”分 为 手动 ( 手 轮 、 圆 锥 齿轮 、 圆 柱 
iE, WFR), Bah (电动 机 或 电磁 传动 )、 气 动 或 液 
压 〈 活 塞 式 、 薄 膜 式 或 波纹 管 式 ) 。 

(2) 按 驱 动 装置 与 被 控制 阀门 的 相对 位 置 ” 分 直接 连 
体 使 用 的 〈 置 人 式 、 组 合式 ) 和 间接 连 体 使 用 的 。 

1) 直接 连 体 使 用 : 直接 连 体 使 用 的 置信 式 驱动 装置 ， 
从 结构 上 直接 与 阀门 相连 ,并 有 与 其 共用 的 零件 ( 阀 盖 、 
阀 杆 、 填 料 装 置 等 ) 。 直 接连 体 使 用 的 组 合式 驱动 装置 ， 具 
有 单独 的 驱动 装置 ， 它 可 以 安装 在 阀门 的 阀 盖 或 支架 上 ， 它 
与 阀 杆 或 播 杆 的 连接 是 借助 于 联 轴 器 、 衬 套 或 套 管 。 

2) 间接 连 体 使 用 : 间接 连 体 使 用 的 驱动 装置 常常 距 阀 
门 在 管道 上 的 安装 位 置 较 远 ， 单 独 设置 ， 其 驱动 装置 到 阀门 
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之 间 靠 传动 轴 、 齿 轮 、 联 轴 器 、 杠 杆 、 拉 杆 和 钢丝 绳 等 连 
接 ， 来 实现 转 矩 或 动力 的 传递 。 

(3) 按 驱 动机 构 的 运动 方式 ”阀门 驱动 装置 可 分 为 直 
行程 和 角 行 程 两 种 。 

(4) 按 驱 动 结构 ”阀门 驱动 装置 分 为 : 














काका 
























































手动 
弹簧 杠杆 式 
S: ii 
电动 
电动 机 式 
ռէ 
նէ: 活塞 齿 条 式 
气缸 式 活塞 连 杆 式 
气动 叶片 式 ER 
空气 发 动机 式 活塞 螺杆 式 
薄膜 和 环 轮 组 合式 
Վ ERL 
液压 
液压 马达 式 


联动 一 如 电 液 联动 
5.2 各 类 驱动 装置 的 特点 


电动 、 液 动 和 气动 装置 的 特点 见 表 5-1。 





244 

























































































5-1 电动 、 液 动 和 气动 装置 的 特点 
电动 装置 "TIT 气动 装置 
(1) 适用 性 较 强 ， 不 
受 环境 温度 影响 (1) 结构 简单 、 紧 | (1) 结构 简单 
(2) 输出 转 矩 范围 广 。| 次， 体积 小 (2) 气 源 容 易 获 
(3) 控制 方便 ， 能 (2) 输出 力 大 得 
p 由 地 采用 直流 、 交 流 、 短 | (3) 容易 获得 低速 | (3) (gaere 
波 、 脉 冲 等 各 种 信号 ， 所 | 或 高 速 ， 能 无 级 变速 | 的 开关 速度 
, 以 适 于 放大 、 o, छक | (4) 能 远 距 离 自动 | (4) 可 安装 调 束 
^5 判断 和 计算 等 工作 控制 器 ,使 开关 速度 按 
(4) 可 实现 超 小 型 化 | (5) 由 于 液压 油 的 | 需要 进行 调整 
(5) 具有 机 械 自 锁 性 | 粘性 而 提高 效率 ， 有 自 | (5) 气体 压缩 性 
(6) 安装 方便 润滑 性 能 和 防 锈 性 能 ”| 大 ， 关 闭 时 有 弹性 
(7) 维护 检修 方便 
油 温度 引 起 
(1) 结构 复 Es Tes. SEM] (1) cupi 
(2) 机 械 效率 低 ， rag | 相 比 结构 较 大 ， 不 
& 一般 只 有 25% -60% | O 液压 元 件 和 管 | 适 于 大 口径 高 压力 
EPI. 
(3) 输出 转速 不 能 太 չր | Ցան 
2 (3) 配 管 、 维 修 不 
点 | 低 或 太 高 " (2) 因 气体 有 压 
4) 易 受 电源 电压 、 于 全 | ոտա 
ՀԱ. PETATE] ge 
号 进行 各 种 运算 
5.3 阀门 驱动 方式 的 选择 


阀门 驱动 方式 的 选择 依据 是 : 


1) 阀门 的 型 式 、 规 格 与 结 





4० 


2) 阀门 的 启 闭 力矩 (管道 压力 、 阀 门 的 最 大 压 差 ) 、 
推力 。 
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3) 最 高 环境 温度 与 流体 温度 。 

4) 使 用 方式 与 使 用 次 数 。 

5) 启 闭 速度 与 时 间 。 

6) [IF EAS. WB. 、 旋 转 方向 。 

7) 连接 方式 。 

8) 动力 源 参 数 : 电动 的 电源 电压 、 相 数 、 频 率 ; 气动 
的 气 源 压力 ; 液压 的 介质 压力 。 

9) 特殊 考虑 : Ki. BR. BER. BK. Bj. Bi 


射 等 。 
TE BE իկ 








ICA Sch, np याक ev HI 


广 。 电 动 装置 主要 用 在 闭路 阀门 上 ; 薄膜 式 气 动 装置 主要 用 


TEST BS E o 





电磁 传动 主要 用 于 小 口径 阀门 上 。 和 置信 式 的 波 





纹 管 传动 装置 主要 用 在 阀 锥 的 行程 不 大 的 阀门 上 和 有 腐蚀 性 


和 毒性 的 介质 





中 。 但 它 的 使 用 范围 往往 受 控制 主 传动 装置 的 











辅助 的 先导 装置 的 限制 。 

对 阀门 驱动 装置 的 一 项 特殊 
要 求 是 ， 必 须 能 够 限定 转 矩 或 轴 
向 力 。 了 阀门 电动 装置 采用 限制 转 
和 矩 的 联 轴 器 。 在 液 动 和 气动 驱动 
装置 中 ， 其 最 大 作用 力 取决 于 膜 
片 或 活塞 的 有 效 面 积 以 及 驱动 介 
质 的 压力 。 也 可 以 用 弹簧 来 限制 
所 传递 的 作用 力 。 

一 般 ， 常用 的 几 种 立 门 驱动 
装置 的 典型 实例 ， 如 图 5-1、 图 
5-2、 图 5-3、 图 5-4 及 图 5-5 所 


21०० 



































Hai 安装 在 旋塞 上 
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图 5-2 用 于 蝶阀 的 双 作 用 
部 分 回转 液压 驱动 装置 
































图 5-3 用 于 闸阀 的 
线 型 液压 驱动 装置 





















































图 5-4 安装 在 闸阀 上 的 电 





动 装置 
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855 用 于 蝶阀 的 电动 装置 




















5.4 յյ 








操作 力矩 是 选择 阀门 驱动 装置 最 主要 的 参数 。 驱 动 装置 
的 输出 力矩 应 大 于 阀门 操作 过 程 中 所 需 的 最 大 力矩 ， 一 般 前 
者 应 等 于 后 者 的 1.2 ~1.5 fii. PUG, mp SITT rk 
的 力矩 是 选择 阀门 驱动 装置 的 关键 。 然 而 ， 由 于 实际 情况 的 
复杂 性 ， 计 算 所 得 到 的 阀门 力矩 ， 误 差 往往 都 比较 大 ;采用 
试验 方法 实测 阀门 的 最 大 操作 力矩 时 ， 又 受到 试验 系统 条 件 
和 设备 的 限制 ， 也 受到 阀门 本 身 结构 形式 多 样 性 的 限制 ， 很 
难 取得 典型 的 数据 。 从 目前 情况 看 ， 可 以 采用 计算 或 实测 的 
方法 取得 近似 结果 ， 然 后 ， 在 选用 驱动 装置 时 留 有 适当 的 精 
度 。 


以 下 定性 地 介绍 各 类 阀门 的 操作 力矩 。 
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5.4.1 闸阀 的 操作 力矩 


以 公称 压力 PN 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 棉 式 闸阀 的 操作 
力矩 可 参照 图 5-6 和 表 5-2; 以 公称 压力 级 Class 表示 的 螺栓 
连接 阀 盖 的 模式 曾 立 的 操作 力矩 可 参照 图 5-7 和 表 5-3; 以 
公称 压力 级 Class 表示 的 压力 自 密封 阀 立 模式 闸阀 的 操作 力 
知 可 参 照 較 5-8 和 表 5-4; 平行 式 单 曾 板 闸阀 的 操作 力矩 可 
参照 图 5-9 和 表 5-5; 平行 式 双 闸 板 闸阀 的 操作 力矩 可 参照 
图 5-10 和 表 5-6, 






























































图 5-6 ”以 公称 压力 PN 表示 的 螺 ” 图 5-7 以 公称 压力 级 Class 表示 
栓 连接 阀 盖 的 模式 闸阀 结构 图 的 螺栓 连接 阀 盖 的 模式 闸阀 结构 图 
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表 5-2 ”以 公称 压力 PN 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 
的 模式 闸阀 力矩 参考 表 
公称 压力 
人 PN2.5| PN6 |PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 IPV100IPV160IPN200| PN320 
H/N * m 

3050 | 25 25 25 30 33 37 48 | 60 | 107 | 134 200 
DN65 25 50 55 63 | 68 | 76 103 | 135 | 203 | 250 600 
DN80 | 50 50 | 68 | 77 | 86 | 107 | 132 | 180 | 230 | 284 900 
DN100| 50 50 | 80 | 92 107 | 139 | 181 | 257 | 278 | 300 | 1200 
DN125 50 50 102 | 119 | 145 | 166 | 237 | 364 | 440 | 480 
DN150 50 100 | 120 | 139 | 176 | 189 | 312 | 491 | 636 | 768 
DN200 100 | 200 | 201 | 220 | 243 | 284 | 457 | 735 | 1181 | 1312 
DN250 100 | 200 | 298 | 324 | 387 | 448 | 735 | 1313 | 1569 | 2414 
DN300 200 | 300 | 412 | 444 | 490 | 563 | 1179 | 1976 | 2493 
DN350 300 | 300 | 576 | 616 | 651 | 887 | 1261 | 2237 
DN400 300 | 450 | 785 | 885 | 947 | 1138 | 1754 | 3235 
DN450 450 | 450 | 986 | 1123 | 1213 | 1516 | 1896 | 3790 
քի500| 450 | 600 | 1120 | 1403 | 1526 | 1913 | 2416 | 5614 
DN600| 500 (900 | 1865 | 2023 | 2325 | 3053 | 4317 
DN700 | 600 | 1200 | 2635 | 3035 | 3327 | 4602 
DN800 | 900 | 1200 | 3775 | 4373 | 4573 | 6344 
DN900 1000 | 1800 | 4720 | 5821 | 6085 
DN1000 1200 | 1800 | 6755 | 7957 | 8580 
DN1200 1800 | 2500 | 7957 
DN1400 2500 | 3500 

注 : 1. 表 中 提供 的 闸阀 操作 力矩 未 经 实物 测定 和 理论 计算 ， 是 一 般 使 用 条 

件 下 的 经 验 数据 ， 仅 供 参 考 。 
2. 被 选用 的 电动 装置 力矩 值 应 为 表 中 查 得 的 阀门 操作 力矩 值 的 1.1 ~ 


1.3 倍 。 
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表 5-3 ”以 公称 压力 级 Class 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 模式 闸 


























































































































阀 力矩 参考 表 
公称 尺寸 公称 压力 
CL150 CL300 CL600 ԸԼ900 | ՇԼ1500 

DN NPS 力 短 N・m 

40 124 12 15 20 24 32 
50 2 13 16 23 39 54 
65 214 13 18 | 一 | 56 76 
80 3 15 21 50 64 108 
100 4 27 42 | 08 | 118 167 
150 | 6 | 36 | 96 | 183 243 426 
200 | 8 | 63 128 270 427 801 
250 10 84 215 479 783 1268 
300 12 131 289 650 1163 2078 
350 14 151 423 988 1331 2392 
400 16 235 537 1243 | | — 
450 18 285 649 1512 | - | >> 
500 20 341 1009 2185 | - | = 
600 24 602 1451 3053 | ー | = 
650 26 

700 28 

750 30 1079 3140 5452 | ー | = 
800 32 | | | 一 | 

900 36 1497 4293 2615 | | - 
1000 40 
1050 42 
1150 46 | - | | - | 
1200 48 





























图 5-8 





以 公称 压力 级 Class 表示 
的 压力 密封 阀 盖 的 模式 闸阀 结构 图 


R54 以 公称 压力 级 Class 表示 的 压力 自 密封 





Eso 平行 式 音 








闸阀 的 结构 图 


阀 盖 的 模式 闸阀 力矩 参考 表 


dk 
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公称 尺寸 公称 压力 
CL600 CL900 CLI500 | ९12500 
DN NPS 力 逢 ZN・m 
80 3 29 40 | 69 | 110 
100 4 50 71 111 194 
150 | 6 | 129 174 307 381 
200 | ° | 232 319 537 727 
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公称 压力 
















































































CL600 ԸԼ900 CLIS00 | ९12500 
DN NPS HEN «m 
250 10 379 530 948 1398 
300 12 550 740 1409 1980 
350 14 | | 1008 1823 2593 
400 16 | - | 1400 2516 3952 
450 18 | = | 1696 3767 5735 
500 20 | | 2302 5283 7804 
600 24 | | 4224 8228 11798 
700 28 ը ո կ | = | Lee | = 
55 ՓՈ աի: 
公称 压力 
Աա) उर I PN16， 
PNIS, | PN4O | PN63 | PN100 | 70160 | թղշ5 
(2150) (९300) (८400) (८600) | (८900) BC 
DN NPS 全 
力矩 /N - m 
40 114 14 16 19 24 33 տ 
50 2 15 18 24 30 54 = 
65 214 31 38 51 67 102 = 
80 3 38 54 | 66 | | % | 115 E 
100 4 46 73 90 130 139 46 
150 | 6 | | 60 | | % | 156 182 318 60 
200 NE 到 110 142 228 245 590 110 























































































































( 续 ) 
公称 压力 
公称 尺寸 PN16 
EE PN40 | PN63 | PV100 | PN160 | ppy 
/ 
(2150) (0300) |(CL400 ) |(CL600 ) |(CL900 ) (Cho) 
DN NPS pM 
力矩 /Nm 
250 10 162 224 368 567 785 162 
300 12 222 281 550 980 997 222 
350 14 310 443 630 | 1118 | 1140 310 
400 16 440 565 870 | 1618 | 1645 440 
450 18 560 760 980 | 2160 | 2245 560 
500 20 700 950 | 1208 | 2810 | 3451 700 
600 24 1010 | 1510 | 2150 = | 3996 | 1010 
700 28 1560 | 2300 | 一 | | — | 4611 | 1560 
800 32 2150 | 3170 | 一 | | - | | 一 | 2150 
900 36 2910 | 4450 | - | | - | | - | 2190 
1000 40 3920 3920 
表 S-6 平行 式 双 闸 板 闸 阀 的 操作 力矩 参考 表 
公称 下 万 
公称 尺寸 
PN16,PN25| PN40 PN63 PN100 | PN160 
(CLI50) | (CL300) | (0400) | (CL600) |(CL900) 
DN NPS 
力矩 /N : m 
50 2 18 22 29 30 54 
65 214 37 46 61 67 102 
80 3 46 65 79 | 90 | 115 
100 4 55 88 108 130 169 
50 | 6 | 72 108 187 282 338 
20 | 8 | 12 170 274 345 590 
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28) 
公称 压力 
公称 尺寸 
PN16,PN25 PN40 PN63 PN100 PN160 
(CL150) | (CL300) | (0400) | (९1600) |(CL900) 
DN NPS 
J/N - m 
250 10 194 269 442 567 785 
300 12 266 337 | 660 | 980 1080 
350 14 372 532 756 1118 1440 
400 16 528 678 1044 1618 2245 
450 18 672 912 1176 2160 2951 
500 20 840 1140 1450 2810 3966 
600 24 1212 1812 2850 | - | — 
700 28 1872 2760 
800 32 2580 3804 
900 36 3492 5340 
1000 40 


























图 5-10 SE fr DI] IR BJ 28: sl 
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5. 4. 2  ÉIEIRIBSERTE7JAB 

以 公称 压力 PN 表示 的 截止 阀 的 操作 力矩 可 参照 图 5-11 
和 表 5-7; 以 公称 压力 级 Class 表示 的 铸 钢 截止 阀 的 操作 力 
ճի ո ह 5-12 和 表 5-8. 


























图 5-11 以 公称 压力 PN 表示 的 截止 阀 结 构图 
表 5-7 以 公称 压力 PN 表示 的 截止 阀 的 操作 力矩 参考 表 
公称 压力 









































PN2.5| PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PV63 IPN100|PN160|PN200| PN320 
力 征 /N・m 
DNIS 65 
1020 122 
DN25 194 
DN32 264 
DNA0| 15 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 46 | 63 | 102 | 162 | 364 
DN50| 19 | 24 | 29 | 38 | 43 | 60 | | 66 | 125 | 196 | 266 | 462 
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公称 压力 
PN2.5| PV6 |PNIO | PNI6 | PN25 | PN40 | PN63 IPN100|PN160|PN200| PN320 





公称 





尺寸 
2127 * m 





DN65 | 24 38 53 48 53 71 97 | 201 | 296 | 392 | 688 





DN80 | 29 53 70 79 | 86 | 138 | 207 | 296 | 588 | 884 | 1472 





DN100, 38 62 | se | | 98 | 108 | 214 | 310 | 394 | 774 | 1168 | 1942 





DN125, 48 79 | 98 | 161 | 171 | 322 | 414 | 592 | 1169 | 1761 | 2930 





DN150, 78 | 98 | 158 | 245 | 262 | 461 | 620 | 789 |1623 | 2412 | 4035 





DN200 | 90 | 161 | 245 | 313 | 349 | 642 | 827 | 1154 | 2244 | 3398 | 5640 








DN225 178 | 262 | 313 





DN250 245 | 349 | 461 








DN300 313 | 462 | 588 
































DN350 460 | 592 | 789 
注 : 1. 表 中 提供 的 截止 阀 操 作 力 矩 未 经 实物 测定 和 理论 计算 ,是 一 般 使 用 
条 件 下 的 经 验 数 据 ， 仪 供 参考 。 

2. 被 选用 的 电动 装置 转 矩 值 应 为 表 中 查 得 的 阀门 操作 力矩 值 的 1.1 ~ 




































































1.3 倍 。 
表 5-8 以 公称 压力 级 Class 表示 的 铸 钢 截止 阀 
的 操作 力矩 参考 表 
公称 尺寸 公称 压力 
CLISO | oam | ९600 | ९1900 | ՇԼ1500 

DN NPS HEN - m 
40 124 16 24 30 | 66 | 112 
50 2 19 30 | | 108 332 
65 214 29 51 103 212 617 
80 3 45 84 175 598 1208 
100 4 67 145 332 1960 3122 
150 | 6 | 129 319 819 3266 4112 



























































续 ) 
公称 尺寸 公称 压力 
ՇԼ150 CL300 CL600 CL900 CL1500 

DN NPS HAN -m 

200 | M 245 617 1208 4122 5246 
250 10 385 1126 2266 5145 8445 
300 12 601 1988 4140 | | = 
350 14 649 

400 16 1982 
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齿轮 传动 


图 5-12 ”以 公称 压力 级 Class 表示 的 铸 钢 截止 阀 的 结构 图 
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5.4.3 ”蝶阀 的 操作 力矩 


単 備 心 蝶 


իշի D] BIERE JJ XR ոլ 
阀 的 操作 力矩 可 
心 蝶 剛 的 操作 力 逢 可 
心 蝶阀 的 操 











参照 


ング ババ 


参照 


ング バハ 


图 5-13 和 表 5-9 选取 


参照 較 5-14 和 表 5-10 选取 ; 双 備 


图 5-15, ऋ 5-11 MÆ 5-12; 
JEBE 5-16 和 表 5-13 选取 





WSR 








图 5-13 ”中 线 密封 蝶阀 的 结构 图 








R59 中 线 密 封 蝶 阀 的 操作 力矩 参考 表 





三 備 
































ARA 公称 压力 压力 等 级 

PNIO | PN16 | PN20 | 50psi | 100ք | 150psi |200psi | 285psi 
DN | NPS अ/प. m 
50 2 12 | 13 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 20 
65 2% | 15 | 17 21 | 22 | 24 | 25 | 26 28 
80 3 22 | 23 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 37 
















































































续 ) 

公称 尺寸 公称 压力 压力 等 级 

PNIO | PNI6 | PN20 | 50psi |100psi | 1505 |200psi | 285psi 
DN NPS उप. m 
100 4 37 | 40 | 50 | 42 | 45 | 49 | 52 58 
125 5 58 | 62 | 88 | 65 | 71 76 | 82 91 
150 EN 94 | 102 | 136 ES 107 | 115 | 123 | 136 
200 EJ 173 | 192 | 211 | 167 | 176 | 186 | 195 | 211 
250 10 | 286 | 323 | 363 | 277 | 295 | 313 | 331 | 363 
300 12 | 429 | 490 | 553 | 440 | 464 | 488 | 512 | 553 
350 14 | 550 | 625 | 734 | 586 | 618 | 649 | 680 | 734 
400 16 | 755 | 846 | 1551 | 1241 | 1307 | 1373 | 1439 | 1551 
450 18 | 1012 | 1131 | 1969 | 1576 | 1660 | 1744 | 1827 | 1970 
500 20 | 1350 | 1431 | 2077 | 1660 | 1749 | 1837 | 1926 | 2076 
600 24 | 2111 | 2300 | 4200 | 3360 | 3539 | 3718 | 3896 | 4200 
700 28 | 3272 |_| |_| 3752 | 4213 | 4581 EM 一 
750 30 | 3766 | 一 | | 一 | 4488 | 4903 | 5317 EM = 
800 32 | 4307 | 一 | |_| 5128 | 5548 | 6031 | - | — 
900 36 | 5257 |_| |_| 6426 | 6878 | 7360 EM 一 
1000 40 | 8925 | 一 | | 一 | 7787 | 8366 | 8925 EM = 
1050 42 | 9023 - = 7880 | 8432 | 9023 Է ट 
1200 48  |12553 - - 10801 | 11732 | 12554 = = 
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表 S-10 单 偏心 蝶阀 的 操作 力矩 参考 表 

公称 尺寸 压力 等 级 

100psi 200psi|285psi 300psi 400psi 500psi|600psi |700psi| 740psi 
DN | NPS 力矩 /Nm 
50 | 2 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 45 
65 | 224 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 41 | 45 | 47 49 
80 | 3 | 34 | 37 | 39 | 42 | 46 | 51 | 55 | 60 | 62 
100 | 4 | 47 | 53 | 58 | 70 | 79 | 88 | 97 | 106 | 110 
125 | 5 | 65 | 76 | 86 | 115 | 132 | 151 | 169 | 186 | 193 
150 | 6 | 97 | 113 | 126 | 161 | 188 | 214 | 241 | 287 | 278 
200 | 8 | 164 | 193 | 217 | 313 | 368 | 422 | 477 | 532 | 554 
250 | 10 | 222 | 274 | 318 | 480 | 572 | 664 | 756 | 848 | 885 
300 | 12 | 290 | 391 | 475 | 667 | 790 | 913 | 1035 | 1158 | 1207 
350 | 14 | 491 | 684 | 849 | 1117 | 1372 | 1627 | 1882 | 2137 | 2239 
400 | 16 | 628 | 876 | 1087 | 1340 | 1643 | 1946 | 2248 | 2550 | 2671 
450 | 18 | 816 | 1142 | 1423 | 1734 | 2118 | 2502 | 2885 | 3269 | 3422 
500 | 20 | 1098 | 1544 | 1926 | 2314 | 2842 | 3369 | 3897 | 4424 | 4635 
600 | 24 | 1673 | 2384 | 2983 | 3131 | 3840 | 4549 | 5258 | 5967 | 6251 
750 | 30 | 2942 | 3986 | 4873 | 5708 | 6888 | 8069 | 9347 |10426 | 10898 
800 | 32 | 3682 | 4876 | 5896 | 6123 | 8121 | 9789 |12134 | 13876 | 14312 
900 | 36 | 4786 | 6589 | 8121 | 9789 |11877 [13965 |16052 |18141 | 18976 
1050 | 42 | 7837 |10928 | 13558 
1200 | 48 |12433 |17409 |21638 
1350 | 54 |17558 24269 |29977 
1500 EN 25790 |35310 |43397 
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软 密封 结构 
密封 圈 在 蝶 板 上 審 封 園 在 山体 上 


















= 


多 层次 硬 密 芭 结构 ի 
0२ Jr 
SSH EBR Է ugoen ատաման 




















ա BRUT I पकती 
键 连接 销 连 接 








阀 杆 底 端的 连接 结构 
螺栓 联接 对 开 环 连接 

















图 5-14 单 偏心 蝶阀 的 结构 图 
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表 S-11 双 偏 心 高 性 能 防火 蝶阀 的 操作 力矩 参考 表 


































































































公称 尺寸 压力 等 级 

100psi | 150psi | 200psi |285psi | 400psi | 600psi | 740psi 1000psil1200psi| 1480psi 
DN | NPS 力矩 /Nm 
50 | 2 | 42 | 51 | 64 | 75 | 88 |9 | 118 | 129 | 153 | 177 
65 | 2% | 56 | 65 | 76 | 86 | 106 | 118 | 131 | 152 | 181 | 196 
80 67 | 77 | 87 | 107 | 116 | 134 | 147 | 179 | 215 | 256 
100 | 4 | 71 | 81 | 92 | 113 | 130 | 167 | 198 | 258 | 302 | 371 
125 | 5 | 130 | 147 | 169 | 228 | 329 | 457 | 512 | 553 | 608 | 696 
150 | 6 | 198 | 248 | 297 | 424 | 453 | 511 | 559 | 606 | 698 | 856 
200 | 8 | 463 | 497 | 531 | 593 | 680 | 870 | 1039 | 1314 | 1621 | 1909 
250 | 10 | 610 | 712 | 815 | 1037 | 1129 | 1297 | 1424 | 2271 | 2700 | 3175 
300 | 12 | 936 | 1087 | 1238 | 1780 | 1907 | 2121 | 2288 | 3576 | 4221 | 5011 
350 | 14 | 1644 | 1698 | 1743 | 1829 | 2754 | 3841 | 4604 | 5566 | 6335 | 7048 
400 | 16 | 1896 | 2020 | 2145 | 2306 | 4576 | 6489 | 7828 | 9457 |10767 11976 
450 18 |2813 | 2915 | 3017 | 3220 | 5491 | 7813 | 9439 |1 1411 12993 | 14451 
500 | 20 |3603 3746 3888 4180 | 7698 |11025 13355 16157 18383 20450 
600 | 24 |5722 | 5945 | 6168 | 6547 1178416948 20495 24766 28190 3365 
700 | 28 |6542 8022 10736 11629 18272 [25672 37128 | 一 | | | 一 
750 | 30 |11570 10813 12349 13118 25376 37002 45137 | 一 | | 一 | - 
800 | 32 |12896 13929 14962 16112 
900 | 36 |16213 16818 17422 18292 
1000 40 |17878 20636 23617 27318 
1050 | 42 |18869 23727 34132 36407 
1200 | 48 |33251 34121 36505 38618 
1350 | 54 [36432 39375 41232 
1400 | 56 [39370 41286 52317 






































表 S-12 双 偏 心 PTFE 阀 座 蝶阀 的 操作 力矩 参考 表 
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公称 尺寸 压力 等 级 

100psi | 200psi | 285psi | 300psi | 400psi | 600psi | 740psi 1200psi| 1480psi 
DN | NPS 力矩 /Nm 
50 | 2 | 27 | 33 | 37 | 40 | 48 | 59 | 70 | 83 130 
65 | 2% | 31 | 39 | 46 | 47 | 55 | 71 | 82 | 95 142 
80 | 3 | 43 | 54 | 64 | 66 | 77 | 100 | 115 | 133 | 199 
100 | 4 | 83 | 111 | 134 | 138 | 166 | 222 | 261 | 305 | 333 
125 | 5 | 125 | 167 | 202 | 208 | 250 | 333 | 391 | 458 | 700 
150 | 6 | 188 | 250 | 304 | 313 | 375 | 500 | 588 | 687 | 718 
200 EN 363 | 476 | 572 | 589 | 702 | 929 | 1087 | 1268 | 1409 
250 | 10 | 302 | 806 | 980 | 1010 | 1215 | 1623 | 1909 | 2236 | 2862 
300 | 12 | 910 | 1250 | 1538 | 1589 | 1929 | 2609 | 3084 | 3628 | 4579 
350 | 14 |1052 | 1411 | 1715 | 1767 | 2127 | 2844 | 3346 | 4824 | 5357 
400 | 16 |1317 | 1758 | 2133 | 2199 | 2640 | 3522 | 4139 | 8202 | 9124 
450 | 18 | 1817 | 2488 | 3058 | 3159 | 3830 | 5172 | 6111 | 9893 | 11005 
500 | 20 | 2501 | 3346 | 4064 | 4191 | 5037 | 6726 | 7910 |13999 | 15569 
600 | 24 | 3496 | 4698 | 5719 | 5900 | 7102 | 9505 |11188 |21467 | 23885 
700 | 28 |4130 | 6018 | 6870 | 8079 | 10668 | 15273 | 18500 - = 
750 | 30 | 4949 | 6678 | 8021 | 9169 |12451 | 18157 |22156 [一 | 一 
800 | 32 | 5292 | 7254 | 8731 
900 | 36 |5982 | 8406 | 0151 
1000 | 40 | 8344 | 11208 |14515 
1050 | 42 | 9525 | 12609 | 16698 
1150 | 46 |13117 | 7873 |22406 
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(E) 
=; 压力 等 级 
公称 尺寸 压力 
100psi | 200psi | 285psi | 300psi | 400psi | 600psi | 740psi |1200psi 1480psi 
DN | NPS HN ° m 














1200 48 |14914 | 20506 |25260 

















1300 | 52 |17395 | 19896 








1400 | 56 |19876 |22787 




















1500 | eo | 21517 


























1600 64 [25690 






















接 驱动 机 构 
连接 盘 尺 寸 按 1505211 




















Վ SSS 








图 5-15” 双 偏心 蝶阀 的 结构 图 
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513 ”三 偏心 蝶阀 的 操作 力矩 参考 表 

公称 尺寸 公称 压力 

PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PNAO | PN63 |CLISO|CL300| CL600 
DN | NPS 力矩 /Nm 
50 2 25 29 37 59 83 127 42 92 182 
65 222 29 35 | eo | 82 106 142 | 69 | 123 213 
80 3 34 57 81 102 148 290 174 | 271 460 
100 4 61 102 141 180 | 259 | 526 | 250 | 395 834 
125 5 104 165 228 289 | 412 | 641 283 548 979 
150 | 6 | 178 250 | 450 | 564 | 790 | 1060 | 473 825 2938 
200 | 8 | 201 400 | 601 800 | 1201 | 1567 | 674 | 1503 3616 
250 10 353 518 956 | 1250 | 1862 | 2697 | 983 | 1887 5649 
300 12 635 992 | 1352 | 1711 | 2428 | 3147 | 2022 | 2508 11863 
350 14 819 | 1623 | 2234 | 2844 | 4067 | 4855 | 2520 | 4158 14123 
400 16 1047 | 1944 | 2842 | 3738 | 5533 | 6473 | 3175 | 6271 17061 
450 18 1451 | 2451 | 3452 | 4412 | 6454 | 13450 | 4239 | 7864 | 21015 
500 20 | 2043 | 3285 | 4527 | 5769 | 8253 | 16993 | 5331 |10361 | 26551 
600 24 | 2779 | 5548 | 6018 | 9495 | 13443 |24586 | 6011 | 17559| 38415 
700 28 3080 | 6331 | 6890 | 14200 |22720 | 一 | 10440 |27923 -- 
750 30 | 3230 | 6723 | 7700 | 16552 |26483 | 一 | 12654 |33105 -- 
800 32 | 3912 | 7307 | 8760 | 19847 |31755 | - | 14462 |39696 一 
900 36 |5275 | 8474 | 9750 |26438 |36188 | - | 18078 |52877 一 
1000 | 40 | 6915 | 11717 | 13560 |35553 |44113 | 一 | 24179 71105 = 
1050 42 8135 | 15253 | 162770 40110 51827 | 一 | 28457 |80219 -- 
1200 | 48 | 12540 | 20563 |23360 | 48900 | 61962 | 一 | 36155 | 一 | 
1350 | 54 [18300 |21806 |29977 
1400 | 56 |24650 26589 |34900 
1500 | 60 126440 36155 |43397 
1600 | 64 |40850 43375 |48600 
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5.4.4 球 岡 的 操作 力 逢 

浮动 球 球阀 的 操作 力矩 可 参考 图 $-17 MK 5-14 选取 ; 
避 定 球 球阀 的 操作 力矩 可 参考 图 5-18 和 表 5-15 选取 ; 上 装 
式 固定 球 球阀 的 操作 力矩 可 参考 图 5-19 和 表 5-16, 











图 5-17 浮动 球 球阀 的 结构 图 


表 S-14 浮动 球 球阀 的 操作 力矩 参考 表 








公称 公称 压力 
Se 
E PN16 PN25 PN40 PN63 PNIOOPNI60 CL150 CL300|CLA00 CL600|CL900 CLI500 
DN [NPS 





力矩 /Nm 
151/21 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | 30 | 5 | 8 | 15 | 19 | 24 | 32 








20 |3/4| 5 7 10 | 30 | 35 | 56 7 12 | 30 | 35 | 44 | 55 




















25 | 1 | 10 | 11 | 24 | 50 | 68 | 108 | 13 | 20 | 50 Է) 85 | 115 
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公称 公称 压力 





ո-ի 
R PN16|PN25 PN40 PN63 PV100PV16OCL1S0ICL300ICL400ICL600ICL900ICL1S00 








DN |NPS SN m 





40 12 16 | 18 35 | 80 | 130 | 208 | 22 | 38 է) 130 | 163 | 171 





50 | 2 | 25 | 30 | 50 |100 |190 | 304 | 30 Է) 140 | 190 | 238 | 296 





65 |234| 50 | 60 | 100 | 200 | 360 | 576 | 60 | 110 | 240 | 360 | 450 | 563 





80 | 3 | 65 | 80 | 150 | 300 | 460 | 736 | 80 | 140 | 350 | 460 | 575 | 718 





100| 4 | 125 | 140 | 250 | 400 | 770 |1232 | 130 | 260 | 540 | 770 | 963 | 1204 

















125| 5 | 250 | 300 | 450 է) 998 | 一 | 250 | 600 | 980 | 一 | 一 | — 
150 e 340 | 400 | 585 | 997 1890 | 一 | 470 | 930 | 1870 | 一 | 一 | — 
200 | 8 | 485 | 680 1996 | 2106 3370 三 | 780 | 1550 |2480 - = == 
250 10 | 980 |1897 2197 | 一 | | 一 | 一 | 1897 |3500 E | 一 | | 一 | = 
300 | 12 |1964 |3122 |4500 3122 















































表 S-15 ”固定 球 球阀 的 操作 力矩 参考 表 











公称 公称 压力 

Sr 

Rt PN16 PN25 PN40 PN63 |PN100 CLISO|CL300| CLAO0|CL600 CL900 CLIS00 CL2500 
DN |NPS JUB/N-m 





50 | 2 | 30 | 40 | 50 | 100 | 190 | 57 | 99 | 124 | 168 | 228 | 390 | 589 





65 214| 50 Է) 100 | 200 . 360 | 71 | 124 | 155 | 210 | 263 | 488 | 736 





80 3 65 | 80 | 150 | 300 | 460 | 95 | 212 | 265 | 360 | 512 | 831 | 1577 





100| 4 | 125 | 140 | 250 | 400 | 770 | 192 | 335 | 467 | 572 | 946 |1524 | 1965 





125| 5 | 250 | 300 | 450 | 650 |1050 | 240 | 419 | 524 | 655 | 1048 | 1905 | 2456 





150 D 340 | 400 | 585 | 890 1980 | 495 | 544 | 650 | 912 | 1784 |2934 | 5501 





























200 | 8 | 485 | 680 1996 | 1500 3280 | 832 | 1250 | 1806 |2177 4116 7215 11786 




















公称 公称 压力 


PN16 PN25 PN40 PN63 PN100|CLISO|CL300|CLA00 CL600| CL900 CLI500 CL2500 











JIAB/N * m 





250 | 10 | 810 | 1140 | 1690 | 2560 | 5250 | 1105 | 1736 | 2638 | 3093 | 5910 | 10990) 13222 





300 | 12 | 1310 | 1870 | 2800 | 4290 | 7200 | 1655 | 2388 | 2929 | 4282 |10137 | 16103 | 20075 





350 | 14 | 1910 | 2740 | 4110 | 6320 | 9860 | 2695 | 3224 | 3971 | 7458 1414124518 一 





400 | 16 | 2860 | 4150 | 6300 | 9750 |14500| 3164 | 5139 | 6307 | 9310 | 18866 29630 一 





450 | 18 | 4500 | 6500 | 8900 13500 16900 3793 | 7970 | 9165 114639 224400 34392. 一 





500 | 20 | 5860 | 7800 |12000 17660 | 19000 5500 |10570|12155|20011|28544 40918| 一 





550 | 22 | 7325 | 9750 |15000 22075 23750 6650 |12140| 15175 24785 42427 146075| 一 





600 | 24 | 8920 |13210/20380|31820 42500 | 7529 |17240|21550|31226|43276 65351, 一 





650 | 26 111150: 16512 25475 39775 53125 | 8693 |20340 [25425 |35184 47580 一 | — 





700 | 28 13320 1938030670 48020 58000 | 10777025069 |31336 38987 59410 一 | տ 





750 | 30 | 16650 24225 38338 ms 1250012365 |27640 34550 41832 76000 一 | = 





800 | 32 (24000 35420 55200 68830 82000 | 14070 29550 36937 63865 90195 一 | — 





850 | 34 |30000 44275 69000 86038 (102500 21148 | 31558 | 39447 | 71720 100430 m — 





900 | 36 (34960 | 52870 | 82700 134000 一 | 22987 | 35170 | 43962 | 89020 131675 一 | =< 





1000 D 43420 | 66700 102820162210 一 | 26059 | 39115 |48894 |109900 一 | 一 | — 























1050) 42 28149 42414 lom| 121165 一 | 一 | — 
1200| 48 42776 | 71868 | 80302 145345 m 一 | — 
1350| 54 50276 91238 1160001158255 | 一 | 一 | — 
1400) 56 65654 1085501129900]169230 | 一 | | 一 | աջ 











1500 D 85654 I122820178200216270 一 | 一 | 
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518 国定 球 球阀 的 结构 图 














271 





C Sieg 








թյ 








图 5-19 上装 式 固定 球 球阀 的 结构 图 


表 5-16 ”上 装 式 固 定 球 球阀 的 操作 力矩 参考 表 

















ARR 公称 压力 
CLISO | CL300 | 0400 | CL600 | CL900 | ՇԼ1500 |CL2500 

DN | NPS JISE/N -m 
50x40 | 217 | 61 81 85 102 | 149 | 238 | 382 
50 շ | 68 | 108 | 138 | 17 | 203 | 333 | 562 





80 50 3x2 | 68 | 108 138 177 203 333 562 





80 3 149 244 312 399 422 811 1460 





100 x80| 4x3 149 244 312 399 422 811 1460 





100 4 244 407 422 453 583 1505 1923 





150 x100| 6x4 244 407 422 453 583 1505 1923 





150 | 6 | 323 544 647 1006 1299 2940 | 5840 





200 x150| 8x6 323 544 647 1006 1299 2940 | 5840 
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(5) 
公称 尺寸 公称 压力 
CL150 | CL300 | ՇԼ400 | CL600 | CL900 | CL1500 |CL2500 
DN NPS JJEBZN -m 
200 TE 647 955 1157 2532 2766 6489 | 12181 
250 x200| 10 x8 647 955 1157 2532 2766 6489 | 12181 
250 10 882 1822 2178 3941 5446 12181 | 15281 
300 x250| 12 x10 882 1822 2178 3941 5446 12181 | 15281 
350 x250| 14 x10 882 1822 2178 3941 5446 12181 | 15281 
300 12 1577 2591 3064 6893 7909 15564 | 19834 
350 x 300| 14 x 12 | 1577 2591 3064 6893 7909 15564 = 
400 x300| 16 x12 | 1577 2591 3064 6893 7909 15564 = 
350 14 1873 3224 3853 7205 10948 | 23512 — 
400 x350 16 x14 | 1873 3224 3853 7205 10948 | 23512 = 
400 16 3050 5447 6529 8817 13682 | 27039 = 
450 x400| 18 x16 | 3050 5447 6529 8817 13682 | 27039 = 
500 x400 20 x16 | 3050 5447 6529 8817 13682 | 27039 = 
450 18 3819 6197 7461 11231 | 17705 | 37085 = 
500 20 4508 7830 9348 14919 | 29866 | 40309 
550 22 5490 9453 11302 | 16058 | 39324 | 50386 = 
600 x 500| 24 x20 | 4508 7830 9348 14919 | 29866 | 40309 = 
600 24 6723 11457 | 15535 | 21840 | 40810 | 64671 一 
650 26 9289 15139 | 17869 | 24889 | 51322 | - | = 
700 28 11674 | 18067 | 21063 | 28767 | 53515 | - | 一 
750 x600| 30 x24 | 6723 11457 | 15535 | 21840 | 40810 = | = 
750 30 13558 | 19207 | 24966 | 34398 | 57057 | - | = 












































(5) 
公称 尺寸 公称 压力 
CL150 | CL300 | ՇԼ400 | CL600 | CL900 | CL1500 |CL2500 
DN NPS 力矩 /N - m 
800 32 15224 | 24095 | 28235 | 38880 | 61123 = | 5 
850 34 17846 | 30249 | 33291 | 41789 | 70277 | - | = 





900 x 750| 36 x30 | 13558 | 19207 | 24966 | 34398 | 57057 | | E 





900 36 22032 | 33331 | 36227 | 51521 | 81349 | - | — 





1000 40 25972 | 36490 | 45269 | 60368 | — | EM = 





1050 42 27034 | 40425 | 53515 | 70277 | 一 | | | տ 





1200 48 42606 | 64985 | 79311 | 112293 | 一 | - | = 


5.4.5 ”旋塞 阀 的 操作 力矩 
压力 平衡 式 旋塞 闪 的 操作 力矩 可 参考 图 5-20 和 表 5-17 





























R517 ”压力 平衡 式 旋塞 阀 的 操作 力矩 参考 表 









































公称 尺寸 公称 压力 

CL150 CL300 CL600 CL900 CL1500 
DN NPS 力矩 /N - m 
50 2 | 98 | 172 292 417 654 
80 3 120 218 380 540 862 
100 4 302 536 918 1258 2064 
150 |_| 628 1080 1814 2548 4022 
200 I 2032 3208 5114 7022 10848 
250 10 2166 3258 6088 8516 13388 
300 12 3119 5202 8594 11986 18792 
350 14 4846 8486 14406 20326 — 
400 16 6032 10696 18242 | 一 | 一 
450 18 9142 15940 26998 | 一 | — 
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( 续 ) 
公称 尺寸 公称 压力 
CLI50 | CL300 | CL600 | CL900 | CL1500 
DN NPS H/N -m 
500 20 12022 21040 3592 | 一 | 一 
550 22 13866 24282 420 | 一 | 一 
600 24 19424 34478 58962 | 一 | 一 
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图 5-20 ԻՄ (նյո ցի ER 
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正确 选择 阀门 ， 是 保证 设备 、 装 置 及 管道 输送 系统 不 攻 
计划 外 维修 、 更 换 阀门 而 影响 正常 运行 的 先决 条 件 。 这 一 点 
是 非常 重要 的 ,阀门 本 里 的 使 用 寿命 无 事故 率 往往 可 以 决定 
设备 、 装 置 和 整个 系统 的 使 用 寿命 和 无 事故 率 。 所 以 ， 选 择 
阀门 是 管 路 系统 设计 中 关键 的 一 环 。 

在 国内 ， 目 前 有 十 几 种 通用 阀门 ， 其 中 用 基 最 大 的 是 疗 
հ). Im. (im. թիվ. km. DEGERE. angst 
种 。 


















































为 了 正确 地 选择 所 使 用 的 阀门 ， 必 须 对 各 种 阀门 的 特性 


进行 详细 了 解 。 
阀门 一 般 有 两 种 特性 : 





(1) 使 用 特性 ” 它 确定 了 阀门 的 主要 使 用 性 能 和 使 用 
范围 。 属 于 阀门 使 用 特性 的 有 : 阀门 的 类 别 (闭路 阀门 、 
调节 阀门 、 安 全 阀门 等 ) ; "ոա (իյ). RER, Բ 
հ). आशिक); 阀门 主要 零件 (RAE, խա. խո. տտ 
ո) 的 材料 ; 阀门 传动 方式 等 。 

(2) 结构 特性 ” 它 确定 了 阀门 的 安装 、 维 修 、 保 养 等 
方法 的 一 些 结构 特征 。 属 于 结构 特征 的 有 : 阀门 的 结构 长 度 
和 总 体高 度 ; 与 管道 的 连接 形式 〈 法 兰 连接 、 螺 纹 联接 、 



































(ար. աշա րո. ոլո. BUKA Թի: 
构 形式 (旋转 杆 、 升 降 杆 ) 等 。 值 得 注意 的 是 ， 在 某 些 结 
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构 形 式 ， 其 使 用 特性 和 结构 特性 是 相互 联系 的 ， 不 能 截然 分 
开 。 














6.1 选择 阀门 的 步骤 


阀门 采购 人 员 在 选 购 阀 门 的 时 候 ， 其 选择 步骤 和 依据 大 
体 如 下 : 

1. 选择 步骤 

1) 明确 阀门 在 设备 或 装置 中 的 用 途 ， 确 定 阀 门 的 工作 
条 件 、 适 用 介质 、 工 作 压 力 和 工作 温度 等 。 

2) 确定 与 阀门 连接 管道 的 公称 尺寸 和 连接 方式 : 法 
、 螺 纹 、 焊 接 等 。 

3) 确定 操纵 阀门 的 方式 : 手动、 电动、 电磁、 气动 或 
液 动 、 电 气 联动 或 电 液 联动 等 。 

4) 根据 管线 输送 的 介质 、 工 作 压 力 、 工 作 温 度 确 定 所 
选用 阀门 的 壳 体 和 内 件 的 材料 : 灰 铸 体 、 可 银 铸铁 、 球 墨 铸 
铁 、 碳 素 钢 、 合 金 钢 、 不 锈 耐 酸 钢 、 铀 合金 等 。 

5) 选择 阀门 的 种 类 : 闭路 阀门 、 调 节 了 阀门、 安全 阀门 
等 。 

6) 确定 阀门 的 形式 : հա. HUE, ոխ. թա. हि 
mm. KER, WER, Sek, 

7) 确定 阀门 的 参数 : 对 于 自动 阀门 ， 根 据 不 同 需要 ， 
要 先 确 定 允 许 流 阻 、 排 放 能 力 、 背 压 等 ， 再 确定 管道 的 公称 
通 径 和 阀 座 孔 的 直径 。 

8) 利用 现 有 的 资料 : Ջո Hom. ԹՐ" na FEA 
等 ， 选 择 适当 的 阀门 产品 。 

9) 确定 所 选用 阀门 的 几何 参数 : 结构 长 度 、 法 兰 连接 








| 
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形式 及 尺寸 、 开 启 和 关闭 后 阀门 高 度 方向 的 尺寸 、 连 接 的 螺 
栓 孔 尺寸 和 数量 、 整 个 阀门 外 形 尺 寸 等 。 

此 外 ， 还 应 检查 所 选用 阀门 的 参数 是 否 符合 给 定 的 工作 
条 件 。 

2. 选择 阀门 的 依据 

阀门 采购 人 员 在 了 解 和 掌握 了 选择 阀门 步骤 后 ， 还 应 进 
一 步 了 解 选择 阀门 的 依据 。 

1) 所 选用 阀门 的 用 途 、 使 用 工 况 条 件 和 操纵 控制 方 
法 。 

2) 工作 介质 的 性 质 : 工作 圧力 , 工作 温度 , RHE, 
是 否 含有 固体 颗粒 ， 介 质 是 否 有 毒 ， 是 否 是 易 燃 、 易 爆 介 
质 ， 介 质 的 粘度 等 。 

3) 对 阀门 流体 特性 的 要 求 : 流 阻 、 排 放 能 力 、 流 量 特 
性 、 密 封 等 级 等 。 

4) 安装 尺寸 和 外 形 尺 寸 要 求 : 公称 尺寸 ， 与 管道 的 连 
接 方 式 及 连接 尺寸 ， 外 形 尺寸 或 重量 限制 等 。 

5) 对 于 阀门 产品 的 可 靠 性 、 使 用 寿命 和 电动 装置 的 防 
爆 性 能 等 的 附加 要 求 。 

根据 以 上 选择 阀门 的 依据 和 步骤 合理、 正确 地 选择 阀 
门 ， 还 必须 对 各 种 类 型 阀门 的 内 部 结构 进行 详细 了 解 ， 以 便 
能 对 优先 选用 的 阀门 做 出 正确 的 选择 。 





















































6.2 选择 阀门 的 类 型 


阀门 类 型 的 选择 ， 是 以 对 整个 生产 工艺 流程 需要 的 综合 
估计 为 先决 条 件 的 。 在 选择 阀门 类 型 的 同时 ， 应 首先 了 解 每 
种 类 型 阀门 的 结构 和 独特 的 性 能 。 
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阀门 启 财 件 有 四 种 运动 方式 ， 即 闭塞 、 旋 转 、 消 动 、 夹 
紧 。 每 种 运动 方式 都 有 其 优 、 缺 点 〈 表 6-1) 。 
表 6-1 阀门 启 闭 件 四 种 运动 方式 的 优 缺 点 






























































类 别 | 示例 优点 缺点 
闭塞 | 截止 | 切断 和 调节 性 能 最 佳 | 压 头 损失 大 
旋塞 | կար 112 पछ IN EEN. fi 
锥 形 流 且 需 要 注意 阅 门 的 润滑" 
快速 动作 
| 流 ST TOUT) 
५७ 易于 操作 
快速 动作 金属 对 金属 密封 型 闪 , 切断 时 不 能 严密 








Si 








Mm 切断 性 能 良 好 断 流 。 弹 性 阀 座 的 阀门 ,工作 温度 受 阀 座 
结构 紧凑 材料 的 限制 






































滑动 | հյու 直流 动作 缓慢 体积 
无 填料 
夹 紧 | 隔膜 i 压力 和 温度 受 隔 膜 材 料 的 限制 

















对 污 液 断 流 可 靠 


1. 闭塞 类 : ճէ 

截止 阀 是 所 用 阀门 中 最 多 的 一 种 ， 也 是 作为 节 流 用 最 适 
宜 的 形式 ， 因 为 它 有 很 好 的 调节 性 能 。 而 且 ， 与 其 他 结构 形 
式 的 阀门 相 比 ， 和 截止 阀 闪 座 四 周 由 于 受 侵 蚀 造成 的 磨损 分 布 
较 均 匀 。 

截止 阀 是 强制 密封 式 立 门 ， 所 以 在 关闭 时 必须 向 阀 锥 施 
加 压力 ， 使 两 密封 面 间 不 产生 泄漏 。 由 于 截止 阀 的 密封 力 和 
介质 压力 是 在 同一 轴线 上 ， 而 且 方向 相反 ， 密 封 力 不 但 得 不 










































































要 比 闸阀 大 得 多 。 
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fE मी ՄԱ, UH OE ST BJ की LE R NRE 
用 于 污秽 介质 或 含有 固体 颗粒 的 介质 。 在 这 些 介 质 中 ， 采 用 
锥 形 密 封面 密封 更 为 恰当 。 

通常 ， 在 节 流 、 调 入 、 高 压 管 路 系统 中 ， 推 荐 选用 截止 
शि; 在 需要 双 位 调节 ， 结 构 要 求 轻 、 小 ， 结 构 长 度 无 严格 要 
求 ， 低 压 截止 〈 压 差 小 ) , 高温 介 原 中 , 1 DAE HUE; 
在 泥浆 、 含 有 固体 颗粒 的 介质 ， 耐 磨损 、 通 径 缩 口 、 要 求 快 
速 动 作 (1/4: 即 启 闭 )、 操 纵 力 要 求 小 时 ， 尽 量 不 要 选用 截 
ER; 在 要 求 密封 性 能 好 、 高 压 截 止 〈 压 差 大 ) 、 低 噪声 、 
有 人 气 闪 和 汽化 现象 、 可 向 大 气 少量 泄漏 、 磨 蚀 性 介质 、 低 温 
深 冷 时 ， 可 使 用 专用 设计 结构 的 截止 阀 。 
截止 阀 还 有 一 个 重要 的 特征 ， 就 是 阀 杆 的 密封 可 用 波纹 
管 来 代 将 填料 密封 ， 构 成 波纹 管 截止 阔 。 波 纹 管 截止 阀 适 用 
于 易 燃 、 易 爆 、 具 有 毒性 、 十 分 纯净 的 介质 ， 同 时 也 能 满足 
真空 系统 的 要 求 。 

然而 ,截止 阀 也 有 缺 点 ， 其 缺点 主要 是 由 阀 体 内 部 形状 
造成 的 。 在 截止 阀 体腔 中 ,介质 从 水 平 直 线 方向 流动 改变 为 
向 上 或 向 下 垂直 流动 ， 再 转变 为 水 平方 向 流动 ， 因 此 产生 压 
力 损失 ， 特 别 在 液压 装置 中 ， 这 种 压力 损失 应 引起 足够 重 
视 。 

2. 旋转 类 : աայ. ապ. Թա 

旋塞 阀 、 球 阀 、 蝶 阀 均 属于 旋转 类 型 的 阀门 。 

(1) Ս ”旋塞 阀 是 靠 锥 形 柱 塞 在 阀 体 内 旋转 ， 实 
现 启 闭 管道 的 阀门 。 旋 塞 阀 的 优点 是 ， 介 质 可 以 直流 ， 因 而 
压力 损失 小 ， 操 作 速 度 快 ， 锥 形 柱 塞 只 要 旋转 90”( 即 1⁄4 
圈 )， 就 可 以 完成 启 闭 动 作 。 

但 是 ， 在 通常 装 有 衬 套 的 旋塞 阀 的 使 用 中 ， 受 其 所 用 衬 
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HH 38 Vu के, Me FE ՍԱՀ, हे हैँ गा e AE R 
管道 的 介质 温度 ， 通 常 在 使 用 条 件 或 要 求 是 双向 调节 、 密 封 
性 能 良好 、 泥 浆 介 质 、 缩 口 通道 、 启 闭 动 作 迅 速 (1/4r)、 
高 压 截止 〈 压 差 大 ) 、 低 压 截止 〈 压 差 小 ) 、 低 噪声 、 有 和气 
闪 和 汽化 现象 、 向 大 气 少量 滩 源 、 操 纵 力矩 小 等 的 管道 中 ， 
推荐 选用 旋塞 阐 。 在 有 磨损 、 压 力 高 、 有 腐蚀 性 的 介质 中 太 
高 温 介 质 中 ， 可 以 使 用 旋塞 阀 。 在 节 流 、 调 节 流 量 或 压力 、 
结构 长 度 要 求 较 短 、 低 温 ( 深 冷 ) 中 ,尽量 不 选用 旋塞 阀 。 
在 低温 CRR) 的 工 況 下 , 若 必須 米 用 旋 塞 岡 , 可以 要求 
使 用 带 防止 填料 冻结 的 专门 结构 的 旋塞 阀 。 

(2) ո 球阀 是 由 旋塞 阀 派生 出 来 的 ， 其 优 缺 点 与 
装 衬 套 的 旋塞 阀 相似 。 因 为 球 浆 通常 也 用 聚 四 氟 乙 烯 作为 阀 
座 密 封 圈 材料 ， 因 此 ， 它 的 使 用 温度 同样 受 阀 座 密封 圈 材 料 
的 限制 。 球 阀 的 截止 作用 是 靠 金 属 球体 在 介质 的 作用 下 ,与 
塑料 阀 座 之 间 相 互 贴 紧 来 完成 的 (浮动 球 球阀 )， 阀 座 密封 
圈 在 一 定 的 接触 压力 作用 下 ， 局 部 地 区 发 生 弹 塑 变形 。 这 一 
变形 可 以 补偿 球体 的 制造 精度 ， 保 证 球阀 的 密封 性 能 。 

由 于 球阀 的 闪 座 密封 圈 普 遍 采 用 塑料 制 成 ， 故 在 选择 球 
阀 的 性 能 上 ， 要 考虑 球阀 的 耐火 和 防火 。 特 别 是 在 石油 、 化 
工 等 部 门 使 用 可 燃 性 介质 的 设备 和 管 路 系统 中 ， 使 用 的 球阀 
更 应 注意 耐火 和 防火 。 

通常 ， 在 双 位 调节 、 密 封 性 能 严格 、 泥 浆 、 磨 损 、 缩 
口 、 通 道 、 启 闭 动 作 迅 速 (1/4r ) 、 高 压 截 止 〈《 压 差 大 )、 
低 噪 声 、 有 气 穴 和 汽化 现象 、 向 大 气 少量 渗 漏 、 操 作 力矩 小 
的 使 用 条 件 中 ， 推 荐 使 用 球阀 。 

在 轻型 结构 、 高 压 、 低 压 截 止 ( 压 差 小 ) 、 磨 蚀 性 介质 
ի, յիմ, 
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HIER, MER ORA) 中 , HE. 

在 要 求 具有 调节 性 能 时 ， 需 使 用 带 V 形 缺 口 的 专用 结 
构 的 球阀 。 

球阀 (球形 旋塞 阀 ) 比 锥 形 旋塞 阅 具 有 更 多 的 优点 ， 



































并 且 正在 向 金属 阅 座 密封 圈 对 金属 球体 密封 发 展 ， 金 属 密封 
球阀 在 石油 、 化 工 、 电 力 、 城 市 建设 中 将 会 替代 一部分 闸 阅 
FEUER 


目前 , 我国 球阀 的 使 用 量 占 全 部 阀门 使 用 量 的 10% Z 
右 。 在 发 达 国 家 ， 球 阀 约 占 全 部 阀门 使 用 总 量 的 30% 左右 。 
可 见 球阀 在 我 国 还 有 较 大 的 市 场 ， 特 别 是 高 参数 金属 密封 球 
阀 ， 市 场 前 景 更 为 可 观 。 

(3) Բի 蝶阀 是 旋塞 阀 更 进一步 的 发 展 ， 蝶 阀 适 用 
于 流量 调节 。 由 于 蝶阀 在 管 路 中 的 压力 损失 比较 大 ， 大 约 是 
闸阀 的 三 倍 ， 因 此 ， 在 选择 蝶阀 时 ， 应 充分 考虑 管 路 系统 受 
压力 损失 的 影响 ， 还 应 考虑 关闭 时 蝶 板 承受 管道 介质 压力 的 
紧 固 性 。 

此 外 ， 还 必须 考虑 在 高 温 下 ， 弹 性 阀 座 材料 所 承受 的 工 
作 温度 的 限 制 。 

蝶阀 的 结构 长 度 和 总 体高 度 最 小 ， 开 启 和 关闭 速度 快 ， 
并 且 ， 具 有 良好 的 流体 控制 特性 ， 蝶 阀 的 结构 原理 最 适合 于 
制作 大 口径 阀门 。 当 要 求 蝶 阀 作 为 流量 控制 使 用 时 ， 最 重要 
的 是 正确 选择 蝶阀 的 尺寸 和 类 型 ， 使 之 能 恰当 地 、 有 效 地 工 
作 。 

通常 ， 在 节 流 、 调 节 控 制 、 泥 浆 介 质 、 要 求 结构 长 度 
短 、 启 闭 速度 快 (1/4r)、 低 压 截止 ( 压 差 小 ) 的 使用 条件 
中 ， 推 荐 选用 蝶阀 。 

在 双 位 调节 、 缩 口 的 通道 、 低 噪声 、 有 和 气 穴 和 汽化 现 













































































象 、 向 大 气 少量 渗 漏 、 具 有 磨 蚀 性 介质 的 使 用 条 件 ， 可 以 选 
用 蝶阀 。 
在 高 温 、 高 压 、 高 压 截 止 ( 庄 差 大 ) 中 ， 不 选用 蝶阀 。 
在 特殊 的 工 况 条 件 下 节 流 调节 使 用 中 ， 如 要 求 密封 严 
格 、 磨 损 严 重 、 低 温 ( 深 冷 ) 等 工 況 , Arm प्रय, Dv 





























使 用 特殊 设计 的 金属 密封 并 带 调 节 装 置 的 专用 结构 的 蝶 
ER 





对 于 旋转 类 了 阀门， 其 主要 的 优点 是 ， 启 闭 动作 迅速 
( 阀 杆 转 1/4r， 就 可 完成 启 闭 动作 )。 

3. 滑动 类 : 闸阀 

वि E (այո) 沿 阀 座 通道 轴线 垂直 运动 的 阀 
类 ,在 国民 经 济 各 个 部 门 中 使 用 广泛 。 闻 阀 是 各 种 管道 上 使 
用 的 主要 阀门 ， 它 一 般 只 适用 于 全 开 或 全 闭 ， 不 能 作 调 节 和 
节 流 使 用 。 

闸阀 一 般 用 在 对 阀门 的 外 表 尺 十 没有 严格 要 求 ， 而 且 使 
用 条 件 又 比较 奇 刻 的 场合 ， 如 高 温 高 压 的 工作 介质 ， 要 求 关 
闭 件 要 保证 长 期 密封 等 。 

闸阀 的 主要 优点 是 当 阀 门 完 全 开启 时 ， 管 道中 介质 能 直 
线 流 过 ， 因 而 ， 通 过 阀门 的 流体 阻力 较 小 。 

通常 ， 使 用 条 件 或 要 求 密封 性 能 好 ， 高 压 、 高 压 截 止 
CAEN), RERI ( 庄 差 小 ) 、 低 噪声 、 有 气 穴 和 汽化 现 
FR, RAI, Rim CO) 时 ， 推 荐 用 闸阀 。 

在 泥浆 介质 、 向 大 气 渗 漏 量 少 的 场合 ， 可 能 选用 闸阀 。 

տտ. ր. Թեզ. ոյն. BEDE 
小 、 磨 蚀 性 的 介质 中 ， 尽 量 不 选用 闸阀 。 

在 开启 和 关闭 频率 较 高 的 场合 ， 不 能 选用 闸阀 。 

闸阀 的 主要 缺点 是 : 在 所 有 的 立 门 中 ,闸阀 的 启 闭 动作 
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最 慢 。 在 启 闭 过 程 中 ， 闸 板 的 移动 距离 要 大 于 阀门 的 通道 直 
径 ， 而 且 阀 门 总 高 较 高 ， 占 据 空 间 位 置 大 ， 也 较 笨重 ， 然 
而 ， 从 机 械 的 角度 来 看 ， 它 相对 自由 度 大 ， 因 此 在 水 利 设施 
上 仍然 广泛 选用 闸阀。 

4. 夹 紧 类 : 隔 膜 山 

隔膜 阐 有 两 个 主要 的 优点 H Mgr oho RJ 
杆 填料 密封 结构 ， 隔 膜 在 切断 介质 的 同时 起 到 杆 的 密封 作 
H; 其 二 是 柔韧 性 很 强 的 隔膜 关闭 时 可 靠 ， 其 至 对 污 流 都 能 
做 到 良好 的 切断 。 因 此 ， 操 纵 机 构 和 介质 通道 完全 隔 开 ,使 
隔膜 阀 不 仅 适用 于 食品 工业 和 医药 卫生 工业 ， 而 且 还 适用 于 
一 些 难以 输送 的 介质 和 危险 性 较 大 的 介质 。 

但 是 ， 由 于 隔膜 阀 的 隔膜 必须 由 弹性 好 的 非 金属 材料 制 
成 ， 因此， 隔膜 阀 的 使 用 温度 通常 受 隔 膜 材 料 和 阀 体 衬里 材 
料 许 用 温度 的 限制 。 此 外 ， 由 于 隔膜 阀 在 工作 时 介质 对 隔膜 
产生 应 力 ， 因 此 ， 隔 膜 阀 的 工件 寿命 要 比 其 他 阀门 的 寿命 
短 。 

通常 ， 使 用 条 件 或 要 求 密封 性 能 严格 、 泥 浆 介 质 、 磨 
损 、 轻 型 结构 、 低 压 截 止 ( 压 差 小 )、 向 大 气 少 量 渗 漏 、 磨 
中 性 的 介质 时 ， 推 荐 选用 隔膜 阀 。 

在 双 位 调节 、 节 流 、 调 节 、 通 道 缩 口 、 低 噪声 、 有 气 
和 汽化 现象 、 操 纵 转 矩 小 的 场合 ， 可 以 选用 隔膜 阀 。 

在 高 温 介质 、 高 压 介质 、 高 压 截 止 〈 压 差 大 ) AAs 
作 快 、 结 构 长 度 短 的 条 件 下 ， 不 选用 隔膜 阀 。 





















































6.3 阀门 选择 的 原则 





阀门 启 闭 件 控制 着 介质 在 管道 内 的 流 束 方式 ， 阀 门 流 道 
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的 形状 使 阀门 具备 一 定 的 流量 特性 ， 选 择 阀 门 时 ， 必 须 考虑 
到 这 一 点 。 

1. 截止 和 开放 介质 用 的 阀门 

流 道 为 直通 式 的 阀门 ， 其 流 阻 较 小 ， 通 常 选择 作为 截止 
和 开放 介质 用 的 阀门 。 疝 下 闭合 式 阀 门 CRUE, H 
阀 )， 由 于 流 道 曲 折 ， 流 阻 比 其 他 阀门 高 ， 故 较 少 选用 。 在 
允许 有 较 高 流 阻 的 场合 ， 可 选用 闭合 式 阀 门 ， 如 截止 阀 、 柱 
քիվ. 

2. 控制 流量 用 的 阀门 

通常 选择 易于 调节 流量 的 阀门 作为 控制 流量 用 。 癌 下 闭 
合式 阀门 (如 截止 阀 ) 适 于 这 一 用 途 ， 因 为 它 的 阀 座 尺寸 
与 半 闭 件 行程 之 间 成 正比 例 关 系 。 旋 转 式 阀门 (旋塞 阀 、 
ER. թր ոի աի» այ) Ce Ej. Խո) 也 可 
用 于 节 流 控制 ， 但 通常 只 能 在 有 限 的 阀门 口径 范围 内 适用 。 
FJ IRF DAVIE TEE RE HEBD, CRATER 
近 关 闭 位 置 时 才能 较 好 地 控制 流量 ， 故 通常 不 用 于 流量 控 
制 。 

3. 换 向 分 流 用 的 阀门 

根据 换 问 分 流 的 需要 ， 这 种 阀门 可 有 三 个 或 更 多 的 通 
道 。 旋 塞 阀 和 球阀 较 适 用 于 这 一 目的 ， 因 此 ， 大 部 分 分 流 用 
的 阀门 都 选取 这 类 阀门 的 一 种 。 但 是 在 有 些 情 况 下 ， 其 他 类 
型 的 阀门 ， 只 要 把 两 个 或 更 多 个 阀门 适当 地 相互 连接 起 来 ， 
也 可 作 换 向 分 流 用 。 

4. 带 有 悬浮 颗粒 的 介质 用 阀门 

当 介 质 中 带 悬 浮 颗 粒 时 ， 最 适 于 采用 其 关闭 沿 密封 面 
的 滑动 带 有 擦拭 作用 的 阀门 。 如 果 关 闭 对 阀 座 的 来 回 运 动 是 
坚 直 的 ， 那 么 就 可 能 夹 持 颗 粒 ， 因 此， 这 种 阀门 除非 密封 面 
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ՖԻՏԼո 27111 ԴՄ, FMY HT AEA i ԻՆ, ER 
HEISE PETERE की, 対 密 封 均 有 擦 拭 作用 , Mos HUM 
在 带 有 巧 浮 颗 粒 的 介质 中 。 

5. 止 回 阀 的 选择 

大 多 数 止 回 阀 是 根据 对 最 小 的 冲击 压力 或 无 撞击 关闭 所 
需要 的 关闭 速度 及 对 关闭 速度 特性 作 定性 的 分 析 来 进行 选择 
的 。 这 种 选择 方法 不 一 定 精确 ， 但 根据 经 验 ， 适 用 于 大 多 数 
使 用 场合 。 

(1) 不 可 压缩 性 流体 用 止 回国 ”用 于 不 可 压缩 性 流体 
的 止 回 阅 ， 主 要 根据 其 在 关闭 时 不 会 因为 介质 倒流 引起 突然 
关闭 而 导致 产生 不 可 接受 的 高 冲击 压力 的 性 能 来 进行 选 
择 。 

选择 这 种 止 回 阀 ， 第 一 步 是 对 所 需要 的 关闭 速度 作出 评 
估 ; 第 二 步 是 选择 可 满足 所 需 关 闭 速度 的 止 回 阀 形式 。 

(2) 压缩 性 流体 用 止 回 阀 ”对 于 可 压缩 性 流体 ， 所 选 
用 的 止 回 阀 应 使 阀 办 的 撞击 减少 到 最 小 程度 。 但 可 以 根据 上 
述 不 可 压缩 性 流体 用 止 回 阀 的 类 似 选择 方法 进行 选择 。 但 
是 ， 对 通 径 非 常 大 的 输送 管道 ， 其 压缩 性 介质 的 冲击 力也 可 
能 变 得 十 分 可 观 。 

如 果 介 质 流量 波动 很 大 ， 用 于 压缩 性 流体 的 止 回 阀 可 使 
用 一 减速 装置 ， 此 装置 在 关闭 件 的 整个 位 移 过 程 中 都 起 作 
用 ， 以 防止 对 其 端 部 产生 快速 连续 的 锤 击 。 

如 果 介 质 流连 续 不 断 地 快速 停止 和 启动 ， 像 压缩 机 的 出 
口 那 样 ， 则 使 用 升降 式 止 回 阅 。 此 止 回 闪 采 用 一 个 弹簧 轻 量 
հին, 剛 北 的 井 程 不 高 。 

(3) լէ Բաց ՀԷ: EERE ESRR, 送 
样 正常 的 流体 就 可 使 关闭 件 稳 定 地 保持 开启 。 为 了 获得 最 快 
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WATE, 1E ԲՈՑ S< n] ՍԵԹ ԱՆԱՆ RHE E JT UR 
后 ， 立 即 开始 关闭 。 为 了 在 这 种 情况 下 能 确定 阀门 的 通 径 尽 
寸 ， 立 门 制造 商 必须 提供 适当 的 可 供 选 择 确定 尺寸 的 资料 数 
据 。 这 些 数据 包括 : 针对 不 同 流体 给 出 压力 降 ; 阀门 的 全 开 
位 置 标记 在 流体 坐标 曲线 上 。 同 时 还 应 显示 出 某 一 特定 阀门 
公称 斥 才 的 通 孔 面积 。 这 样 ， 就 能 找到 给 定 流 速 下 ， 阀 门 全 
开 时 的 阀门 通 径 尺寸 大 小 。 

综 上 所 述 ， 由 于 各 种 类 型 的 阀门 都 有 各 自 的 优 缺 点 ， 在 
选用 时 ,阀门 采购 人 员 应 根据 不 同 的 用 途 ， 合理、 正确 地 选 
խի), 








6.4 阀门 材料 的 选择 


选择 阀门 主要 零件 的 材料 ， 首 先 应 考虑 到 工作 介质 的 物 
理性 能 (温度 、 压 力 ) 和 化 学 性 能 (腐蚀 性 ) 等 ， 同 时 还 
应 了 解 介质 的 清洁 程度 (有 无 固体 颗粒 ) 。 除 此 之 外 ， 还 要 
参照 国家 和 使 用 部 门 的 有 关 规 定 和 要 求 。 

许多 材料 可 以 满足 阀门 在 多 种 工 况 的 使 用 要 求 。 但 是 ， 
正确 、 合 理 地 选择 阀门 材料 ， 可 以 获得 阀门 最 经 济 的 使 用 寿 
命 和 最 佳 的 性 能 。 

在 阀门 零件 材料 的 划分 中 ， 最 一 般 的 方法 是 按 壳 体 所 使 
用 的 材料 划分 : WISER, TERRE, HBF 
球墨 铸铁 制 成 ; 钢 阅 ， 壳 体 用 碳 素 钢 、 合 金 钢 或 不 锈 春 酸 钢 
制 成 ; տպ, 売 体 用 鉄 合金 制 成 ; WR, SE FH E h 
成 ; 铝 阅 ， 壳 体 用 铝 合金 制 成 ; 塑料 阀 ， 壳 体 用 塑料 制 成 ; 
PEER, 売 体内 社 用 陶 盗 制 成 等 。 
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1. R 

աա Ռո նր. երո 1.22 fep में... ՄԱՄ ՈՍ I ph 
性 ， 而 广泛 应 用 于 国民 经 济 各 个 部 门 ， 是 水 道 、 建 筑 设 备 、 
煤气 设备 、 船 舶 、 消 防 设备 、 石 油 化 工 设 备 、 炼 铁 设备 、 食 
品 加 工 设备 等 不 可 缺少 的 管 路 附件 。 适 铁 阀 的 工作 温度 范围 
通常 从 环境 温度 (室温 ) 到 225°C 以下 。 但 是 , HY 
铁 是 脆性 材料 ， 限 制 了 铸铁 阀 的 使 用 范围 。 

իի, կ के गे թ EL H pr AR $ pK Ս թյ ոի Թ չէ 
织 发 生 改 变 〈 可 银 铸 铁 的 组 织 近 表 层 为 铁 素 体 ， 中 心 部 为 
珠光 体 ， 与 软 钢 的 组 织 大 致 相同 ; 球墨 铸铁 是 经 过 添加 元 
素 和 变质 处 理 ， 且 在 铸造 过 程 中 获得 球状 石墨 ) ， 因 此 ， 
其 力学 性 能 比 普 通 灰 铸铁 要 好 得 多 ， 其 使 用 工作 压力 可 更 
高 些 。 

通常 ， 和 铸铁 阀 的 使 用 范围 规定 如 下 : 

1) 当 公 称 压力 < PN10， 工 作 温度 为 -10 -200?C, T 
作 介 质 为 水 、 海 水 、 蒸 汽 、 空 气 、 煤 气 、 油 品 等 时 ， 通 常 选 
用 牌号 为 HT200 、HT250 、HT300 HT350 的 灰 铸 铁 阀 。 

2) 当 公 称 圧 力 ミ PN25 ， 工 作 温 度 为 -30 -300?C, T. 





























作 介 质 为 水 、 海 水 、 蒸 汽 、 空 气 、 煤 气 、 油 品 等 时 ， 通 常 选 
用 牌号 为 KTH300 一 06 、KTH330 一 08 KTH350—10 ից rT #6 
EFRR] o 

3) MARES < PN40, Ei Ey -30 ~350°C, Է 
ETEK., ՄԵԷ. «ն. TA. ԽՆ. Wms, 9 
用 牌号 为 OT400 一 15 、QT450 一 10 QT500—7 的 球墨 铸铁 
իկ, 

2. 御山 


由 于 所 用 钢材 的 种 类 不 同 ， 钢 阀 所 适用 的 介质 也 大 不 
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相同 , ՀՅ Ռի Ee ER v. լետ Բիթ 
料 , տին, णक Z#hJr RM, un. 487125 
汽 和 热 蒸汽 、 高 温和 低温 油 品 、 液 化 气体 、 腐 蚀 性 强 的 介 
质 等 。 

碳 钢 由 于 其 力学 性 能 和 综合 使 用 性 能 优异 ， 因 此 使 用 范 
FR), SEE ERR FF HI (广泛 应 用 于 - 180°C 
以下 ) 使 用 的 工 况 条 件 。 一 般 在 重要 的 设备 、 装 置 和 管道 
上 都 采用 坚固 可 靠 的 钢 制 阀门 。 在 介质 为 可 燃 性 气体 、 液 
कि, 毒性 气体 、 液 体 ， 易 燃 易 爆 性 介质 ， 压 缩 气 体 ， 液 化 气 
体 ， 动 力 装置 的 管道 上 ， 以 及 其 他 类 似 的 场合 ， 必 须 使 用 钢 
制 阀门 。 

特种 钢 和 低 镍 合金 钢 可 用 于 工作 温度 低 于 0°C 的 工 況 , 
但 不 能 用 于 深 冷 区 域 。 用 这 些 材料 制造 的 阀门 ， 可 适用 于 海 
MK, LEACH, Ch, PMG FIs 

EERE, SHR, “II” ZS 
金 、 哈 斯 特 洛 依 “B”、 哈 斯 特 洛 依 “C” 及 不 锈 耐 酸 钢 等 。 

不 锈 耐 酸 钢 阀门 可 以 广泛 应 用 于 化 工 和 食品 行业 ， 如 输 
HEE, MRE, BER, BO MAW, Ri, RIF, WR, 
制 革 液 和 其 他 许多 化 工 产品 的 管 路 上 。 超 低 碳 奥 氏 体 不 锈 耐 
酸 钢 阀 门 ， 通 常用 于 在 低温 下 输送 液态 气体 ， 如 天 然 气 、 沼 
气 、 氧 气 和 氢气 等 。 特 种 不 锈 钢 阀门 有 很 好 的 耐 蚀 性 ， 通 常 
用 于 输送 各 种 温度 和 浓度 硫酸 的 管道 和 装置 上 。“ 蒙 乃尔 ” 合 
金 阀 门 ， 主 要 用 于 输送 碱 、 盐 溶液 ， 食 品 和 许多 无 机 酸 ， 特 
别 是 硫酸 和 和 氧 氟 酸 的 管道 和 装置 上 。 此 外 ， 这 类 阀门 还 可 用 
于 莹 汽 和 海水 的 管道 上 。 镍 阀 ， 对 于 碱 和 盐 溶液 具有 极 强 的 
耐 腐蚀 能 力 ， 通 常用 在 产品 输送 中 要 求 确保 高 纯度 的 工 况 。 
“ 哈 氏 ”合金 阀门 ， 主 要 用 于 输送 氛 化 镁 、 握 化 锌 、 硫 酸 铝 、 
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HERE, FERRI PESTER Eo 

耐 腐蚀 材料 制 成 的 阀门 ， 由 于 工艺 复杂 ， 价 格 昂贵 ， 医 
此 ， 在 选用 时 应 有 足够 的 依据 ， 以 便 获得 最 经 济 的 使 用 价值 。 

通常 ， 各 种 钢 制 阀门 的 使 用 范围 规定 如 下 : 

1) 公称 压力 入 PN320， 工 作 温度 为 -30 ~450°C, 工作 
TEAK, RA., ZA., A, HA, AARAA W EH, 
通常 选用 牌号 为 WCA, WCB, WCC 的 碳 素 钢 ; 牌号 为 20、 
25, 30, 35 的 优质 磋 素 结构 钢 锻件 ; 或 牌号 为 0345 
(16Mn) 的 低 合金 结构 钢 锻件 。 

2) 工作 圧力 ミ 17.0MPa, 工作 温度 ミ 550?C, 工作 介 康 
为 蒸汽 及 石油 产品 等 时 ， 通 常 选用 牌号 为 ZG15C15Mo 的 第 
钥 钢 铸 件 ; 牌号 为 ZC20Cr1MolV、ZG15CrlMolV 的 铬 钥 钒 
钢 铸件 ; 牌号 为 1CrSMo 的 铬 钼 钢 锻件 ; 或 牌号 为 
12CrlMolV、12CrlMolVA DIER 48 BUB EHE - 

3) 公称 圧力 ミ PV63, TWEN -196"C， 工 作 介质 
为 乙烯 、 丙 烯 、 液 态 天 然 气 及 液 氮 等 时 ， 通 常 选用 牌号 为 
ZCOCr18Ni19 ZGICrIBNI9Ti, ZG1Crl8Ni9Ti 的 奥 氏 体 不 锈 
տառ 91 r Ռ, 或 牌号 为 06Crl9Nil0、12Crl8Ni9、 
022Cr18Ni9 的 奥 氏 体 不 锈 耐 酸 钢 锻 件 。 

4) 公称 店 力 ミ PV63 , 工作 温度 ミ 200?C、 工 作 介 康 妨 
硝酸 等 时 ， 通 常 选 用 牌号 为 ZCOCr18Ni9 、ZCCr18Ni9 、 
ZCOCr18Ni9Ti， 以 及 ZG1Cr18Ni9Ti 的 奥 氏 体 不 锈 耐酸 钢 铸 
fF, J 号 为 ”06Crl9Nil0、12Crl8Ni9 、 06Cr18Ni9Ti、 
12Cr18Ni9Ti 的 奥 氏 体 不 锈 耐酸 钢 锻 件 。 

5) 公称 圧力 ミ PV63, 工作 温度 ミ 200?C、 工 作 介 原 妨 
醋酸 等 时 ， 通 常 选用 牌号 为 ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 的 奥 氏 体 不 
锈 耐 酸 钢 铸件 ， 牌号 为 06Cr17Ni12Mo2 、12Cr17Ni14Mo 的 
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奥 氏 体 不 锈 耐 酸 钢 锻 件 。 

用 于 制造 阀门 的 钢材 牌号 很 多 ， 采购 人 员 在 选择 阀门 
时 ， 应 根据 工 况 条 件 ， 合 理 选择 不 同 材 料 的 阀门 。 

3. 有 色 金 属 及 其 合金 阀门 
有 色 金 属 及 其 合金 包括 铜 合金 、 铝 合金 以 及 詹 和 钛 合 
金 。 詹 和 铁合金 闪 适 用 于 腐蚀 性 介质 和 有 特殊 要 求 的 阀 门 。 

1) 銅 合金 岡 用 手 公称 庄 力 ミア 2S 的 水 、 海 水 、 氧 气 、 
空气 、 油 品 等 介质 。 当 工作 温度 为 -40 -250?C 的 蒸汽 时 ， 
常 选 用 牌号 为 ZCuSn3Zn11Pb4 、ZCuSn10Zn2 的 铸 锡 青铜 ; 
牌号 为 H62 HPb59-1 的 黄 铜 ;牌号 为 QA19-2 QAI9-4 的 
铝 青 铜 。 

2) 铝 合 金 阀 用 于 公称 压力 < PN10 的 腐蚀 性 介质 工 况 
时 ， 常 用 有 牌号 为 ZL7、ZL10。 

3) ճո EI: 工业 纯 钛 和 铁合金 有 很 好 的 耐 欠 
性 ， 相 对 密度 小 、 强 度 高 ， 低 温和 高 温 性 能 都 较 稳 定 ， 是 一 
种 很 好 的 耐 腐蚀 阀门 。 但 由 于 钛 和 铁合金 浆 的 成 本 比较 高 ， 
铸造 工艺 性 不 好 ， 目 前 仅 有 西安 高 压 阀 门 三 生 产 。 

4. 塑料 阀门 、 陶 瓷 阀门 

这 两 种 阀门 都 属于 非 金属 材料 阀门 。 非 金属 材料 阀门 的 
最 大 特点 是 耐 蚀 性 强 ， 甚至 有 人 金属 材料 阀门 所 不 能 具备 的 优 
点 。 非 金属 材料 的 阀门 品种 较 多 ， 其 性 能 亦 有 很 大 差异 ， 一 
般 用 于 公称 压力 <PN16、 工 作 温 度 不 超过 60°C 的 腐蚀 性 介 
质 。 







































































6.5 限制 选用 的 阀门 


采购 人 员 在 选择 阀门 的 时 候 ， 应 注意 : Wett! 
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BERR 17167. THER RABE Արմ, 在 下 列 情況 下 
都 不 允许 使 用 : 

1) 除 液态 和 气态 氨 之 外 的 剧 毒 气体 以 及 液化 气体 的 管 
路 上 。 

2) 在 承受 振动 的 管道 上 。 

3) 在 介质 温度 不 断 剧烈 变化 的 管道 上 。 

4) 由 于 气体 通过 狭窄 通道 后 压力 随 之 降低 而 产生 节 流 
效应 ， 会 使 阀门 明显 降温 ， 可 锯 链 铁 阀 门 冷 到 -30°C 以 下 ， 
灰 铸 铁 阀 门 冷 到 -10°C 以下 。 

5) 在 输送 气体 含有 水 分 和 其 他 易 凝 液体 ， 管 壁 温 度 低 
F 0?C 的 情况 下 。 

6) 在 胀 紧 的 气体 管道 上 。 

7) 作为 切断 闻 ， 如 果 气 体 管道 内 的 压力 有 可 能 因 温 度 
在 运行 中 突然 升 高 而 超过 阀门 操作 规定 的 工作 压力 时 。 

此 外 ， 在 工作 压力 超过 35. 0MPa 的 气体 管道 上 不 允许 
使 用 铸造 的 壳 体 零件 。 

总 而 言 之 ， 正 确 选择 阀门 ， 最 关键 的 是 要 了 解 阀门 的 基 
础 理论 和 阀门 的 用 途 。 在 选择 阀门 时 ， 应 考虑 用 途 第 一 。 例 
An: 闸 阅 ,适用 于 输 水 、 输 油 、 输 煤 及 石化 部 门 作 为 输送 管 
道上 的 闭路 阅 ， 因 此 ， 在 这 类 管道 中 ， 应 优先 选用 闸阀。 

随 着 阀门 工业 的 不 断 兴 旺 、 发 展 ， 阀 门 销售 及 采购 人 员 
将 大 有 发 展 前 途 。 这 里 要 充分 强调 销售 人 员 及 采购 人 员 的 素 
质 ， 只 有 当 阀门 销售 和 和 采购 人 员 具 备 了 分 析 和 确定 阀门 选择 
要 素 的 知识 与 技能 ， 熟 悉 阀 门 的 类 型 、 结 构 时 ， 才 能 正确 合 
理 地 为 工程 选择 最 佳 的 阀门 产品 。 
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附录 A 常用 阀门 术语 的 中 英文 对 照 


阀门 valve 
38 PITT general valve 


球 陣 ball valve 
म] तट x EK] fixed ball valve 
पख जे float ball valve 
խե SF BRI] tank lorry ball valves 
CQ 螺纹 球阀 CQ thread ball valves 
IE el flange ball valves 
衬里 球阀 lining ball valves 




















իլ IR] gate valve 
HEIR] wedge gate valves 
itm] flange gate valves 
HEE bim scum gate valves 
薄型 闸阀 thin gate valves 
JK f BJ ËR] water seal gate valves 
եյ իլի) electric actuated wedge gate valves 
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թմի իյ յ flat gate valve 

单 阅 板 平板 闸阀 single disc flat gate valves 

电动 平行 式 双 闸 板 闸阀 electric double disk parallel gate 
valves 

XX if] CE LR IR] double disc flat gate valves 

DF AR red" 4 pl के [BJ [IR] double disk parallel gate valves 


& IE IR] globe valve 
角 式 截止 阅 angle globe valves 
门 角 式 截止 阅 angle type globe valves 
电动 截止 了 electric actuated stop valves 
FREI flange globe valves 
Te] ES 1E IR] lining globe valves 
TURCO की IER] oblique stop valves 
TESER IER] plunger globe valves 
RARO SIE] magnetic co-operate globe valves 











1է El f] check valve 

HEE IE || swing check valves 

XIX Լէ |ք) wafer check valves 
BECA Wh IE |] |ք) butterfly type non-slam check 
BECA Wh IE [F| Ë] butterfly type non-slam check 
JEHAN LE Բլ) lift check valves 
衬里 止 回 闪 lining check valves 
WARR DI IE ք| tiny drag slow shut check valves 
अज լէ [BER] vertical lift check valves 
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蝶阀 butterfly valve 
իմի իի wafer plate valves 
Te] HUBER] lining butterfly valves 
tig Fb fF յմ ig] butterfly valves with gear actuator 
Նի) 8 IR] wafer type butterfly valves with rubber itning 





YS IX control valve 


电站 阀 power station valve 
高 温 高 压 电 站 闸阀 high temperature pressure power station 


gate valves 














高 温 高 压 电 站 截止 阀 high temperature pressure power station 





globe valves 
թնի) throttle valve 
fax m Yili] angle throttle valves 
hi Hl] diaphragm valve 
JEZER] plug valve 
TAR] safety valve 
Ա KEIR piping safety valves 
[n] fA] rotary valve 
JW Ef] pressure reducing valve 





减速 deceleration valves 

illt [R] decompression valves 

z TK | automatic steam trap 
HAR] combination valves 

ՀԷ) RR] needle valve 

TIR] gauge valves 








仪表 针 形 截止 了 meter needle type globe valves 
空气 阀门 air valves 

HE ICH ash valves 

吸 (հե) ^R] aspirating valves 

辅助 (ոմ) FR] auxiliary valves 

平衡 岡 balance valves 

ik xe lk] bellows valves 

iR (शिक, էթ) B blow down valves 
制 効 岡 brake valves 

ու-ի) butt welding valves 

二 通 cock 

Hh FP EEN] culvert valves 

双 日 排気 球 double opening exhaust valves 
ԵՒ | Drainage valves 

RUE] emergency cut-off valves 
HESR] exhaust valves 











ԽՆԻ RR] free float type steam trap 
手 効 岡 hand-operated valves 

金属 密封 蝶阀 hard seal butterfly valves 
MJE Ak] hydraulic relay valves 

թեր fis] limit valves 

衬里 lining cock 

FTE So esl] lining t-cock valves 
液 位 填 hquid indicator 

液化 気管 件 LPC pipe fitting 
FIER] manual oil pumps valves 
JK W PR] parallel slide valves 
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柱 赛 plunger valves 

压力 ( 增 压 ) 了 pressure valve 
Խէ I] quick draining valves 
ինի) Cm BH) restrictor valves 

H EIR] solenoid valves 

单口 排 气球 single opening exhaust valves 
过 滤器 strainer 

三 通 T-cock 

7B ilk throttle valves 





-Հտիվ triple (tee) valves 

二 通则 two-way valves 

排污 箱 (PR) waste valves 

Y 形 简 型 过 滤器 Y type and cylinder filters 


技术 规范 technique norm 
公称 尺寸 nominal size 
口径 bore 
公称 压力 nominal pressure 
工作 温度 operating temperature 
工作 温度 working temperature 
工作 压 差 operating differential pressure 
工作 压力 operating pressure 
工作 压力 working pressure 
工作 背 压 operating back pressure 
关闭 压力 lockup pressure 
结构 长 度 (中 心 - 端 部 尺 寸 ) center-to-end dimension 
结构 长 度 (中 心 - 端 面 尺 寸 ) center-to-face dimension 
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结构 长 度 CEE) |) face-to-face dimension 
FJA B£ sub cooled temperature of open valve 
JT Jii BE opening valve temperature 

开启 高 度 lift 

壳 体 试验 shell test 

壳 体 试验 压力 seal test pressure 

连接 槽 尺寸 dimension of connecting channel 
连接 尺寸 connection dimension 

连接 形式 type of connection 

流 道 面积 flow area 

流 道 直径 flow diameter 

流量 孔 板 flow orifice plate 

流量 特性 flow characteristics 


流量 特性 偏差 flow characteristics derivation 

















YY steam loss 
XT] sealing face 
密封 试验 seal test 
密封 试验 压力 seal test pressure 

上 密封 back seat 

上 密封 试验 back seal test 

适用 介质 suitable medium 

适用 温度 suitable temperature 

元 人 負荷 漏 汽 量 no-load steam loss 

元 人 負荷 漏 汽 率 rate of no-load steam loss 

相対 静 偏 差 relative static characteristics derivation 

相对 流量 特性 偏差 relative flow characteristics derivation 
相对 压力 特性 偏差 relative pressure characteristics derivation 
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压力 特性 pressure characteristics 

压力 特性 偏差 pressure characteristics derivation 
压力 增长 系数 pressure increasing ratio 

有 仙 荷 漏 汽 量 load steam loss 

有 仙 荷 漏 汽 率 rate of load steam loss 

主要 外形 尺 寸 prime out-form dimensions 

主要 性 能 参数 major performance parameter 














最 大 过 冷 度 maximum sub cooled temperature 
最 大 流量 maximum flow rate 


最 大 压 差 maximum differential pressure 





最 低 工 作 压 力 minimum operating pressure 
最 高 背 压 率 maximum rate of back pressure 
最 高 工作 背 压 maximum operating back pressure 


最 高 工作 温度 maximum operating temperature 





最 高 工作 压力 maximum operating pressure 


Fo 


最高 排水 温度 maximum temperature at discharging 


प्या 


最 高 允许 温度 maximum allowable temperature 





最 高 允许 压力 maximum allowable pressure 


最 小 过 冷 度 minimum sub cooled temperature 


最 小 压 差 minimum differential pressure 





常 闭 式 normally closed type 

常 开 式 normally open type 

超过 压力 overpressure of a safety valve 
当量 计算 排 量 equivalent calculated capacity 
対 butt clamp 

化 学 成 分 chemical analysis 

双 贈 板 double disc 
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տաի իւ flexible disc 

法 hoop 

内 螺纹 inside thread 

夹 套 jacket 

电源 mains 

材料 化 学 成 分 和 力学 性 能 material chemical analysis and me- 
chanical capacity 

材料 materials 

主要 零件 材料 materials for main parts 

力学 性 能 mechanical capacity 

最大 排水 量 max. discharging capacity 

最高 工作 温度 max. operating temperature 

最 高 允许 温度 max. allowable temperature 

最 高 允许 压力 max. allowable pressure 

型 号 model 

零件 名 称 name of parts 

所 nitrogen ( N) 

HE nozzle 

外 螺纹 outside thread 

氧化 性 介质 oxidant 

平行 parallel 








活塞 piston 
还 原 性 介质 reluctant 
明 杆 rising stem 
IRAE , 密封 面 seal 
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と = 


压力 气 密封 试验 压力 seat testing pressure 
卡 套 socket 

性 能 规范 specifications 

単 周 板 single disc 

剛性 solid 

强度 试验 压力 strength testing pressure 
AE, WEZHJK steam, condensate 
沖 程 , 行程 stroke 

Kk, WH, 蒸気 water, oil, steam 
EG Ñ wedge 

焊接 welding 


材料 


钢铁 类 

ERR EN atbas metal 

陶 盗 金属 ceramic metal 

锦 铬 合金 chromel alloy 

铬 钼 钒 钢 chrominm-molybdenum-vanadium steel 
铬 不 锈 钢 chromium stainless steel 
铬 钼 钢 chromium-molybdenum steel 
WO corrugation pad 

球墨 铸铁 ductile cast iron 

柔性 石墨 expanded graphite 
优质 碳 素 钢 fine steel casting iron 
IKER gray cast iron 

dh E Cr hayne' s alloy 


高 温 钢 high tem perature steel 
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蒙 力 尔 合 金 monel 





低温 钢 low temperature steel 

JE SS spring steel 

不 锈 耐 酸 钢 stainless acid-resisting steel 
不 锈 钢 /石墨 stainless and graphite 

不 锈 钢 stainless steel 

碳 素 钢 铸件 steel casting iron 








有 色 金 属 类 
21 की pure aluminium 
fli fi] pure cupper 
铸 铝 黄 铜 casting aluminium brass 
铸 铝 青铜 casting aluminium bronze 


铜 合金 cuprum alloy 


橡胶 石墨 板 rubber graphite board 
HOW fluorous rubber 

THR buna-N rubber 
BER DS CHR rubber 


塑料 类 
尼龙 塑料 nylon 
R UR Ki polytetrafluoroethylene ( PTEF ) 
22 "ր polythene 
QE: 以 上 的 英文 翻译 来 自 英 汉 大 词典 ) 。 
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附录 B 阀门 行业 常用 标准 





阀门 标准 是 阀门 制造 三 设计 、 制 造 、 检 验 阀门 的 依据 ， 
也 是 广大 阀门 用 户 验 收 阀 门 的 依据 ， 对 使 用 、 校 验 、 维 修 阀 
门 会 有 很 大 的 帮助 。 

वि! իմ Արնի. Բրի, ֆե. कु 
部 件 标准 、 检 验 标 准 等 。 和 常用 的 国内 外 标准 如 下 。 

1. 国内 标准 

我 国 常用 阀门 国家 标准 见 附 表 B-1 ， 机 械 工业 行业 标准 
見 附 表 B-2， 中 国 化 工行 业 标准 见 附 表 3-3, 中 国 石 化 行 普 
标准 见 附 表 B4， 中 国 石油 行业 标准 见 附 表 85, P EE 3 
行业 标准 见 附 表 B-6， 城 镇 建设 行业 标准 见 附 表 B-7。 
附 表 B-1 阀门 国家 标准 
序号 标准 编号 标准 名 称 
1 | GB/T1047—2005 | 管道 元 件 DN( 公 称 尺寸 ) 的 定义 和 选用 





















































2 GB/T 1048—2005 管道 元 件 PN( 公 称 压力 ) 的 定义 和 选用 





3 GB/T 4213—2008 Հկ րից 

4 | GB/T 4622.1 一 2009 | 缠绕 式 热 片 分 类 
5 | GB/T 4622.2 一 2008 | 缠绕 式 热 片 管 法 兰 热 片 尺寸 
6 | GB/T 4622.3 一 2007 | 缠绕 式 热 片 技术 条 件 

7 GB 7512 一 2006 ii fec an ORI 

8 GB/T 8464—2008 铁 制 和 铜 制 螺纹 连接 阀门 

9 GB/T 9113—2010 整体 钢 制 管 法 兰 

10 CB/T 9124 一 2010 钢 制 管 法 兰 技术 条 件 
11 GB/T 9125 一 2003 管 法 兰 连接 用 紧 固 件 











































































































( 续 ) 
标准 编号 标准 名 称 
GB/T 10868—2005 电站 减 温 减 压 阀 
GB/T 10869—2008 երգ 
68 10879 一 2009 Vite CMe ORT 








GB/T 11698—2008 船用 法 兰 连接 金属 阀门 的 结构 长 度 

















GB/T 12220—1989 388 FH E gs 











GB/T 12221--2005 金属 阀门 ”结构 长 度 























GB/T 12222 一 2005 | 多 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 
GB/T 12223 一 2005 | ”部 分 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 
GB/T 12224 一 2005 | 钢 制 阀门 ”一 般 要 求 

GB/T 12225 一 2005 | 通用 六 合金 铸件 技术 条 件 














GB/T 12226 一 2005 通用 阀门 ” 灰 铸 铁 件 技术 条 件 











GB/T 12227—2005 通用 阀门 ”球墨 铸铁 件 技术 条 件 











GB/T 12228—2006 通用 阀门 ” 碳 素 钢 锻件 技术 条 件 








GB/T 12229- 2005 MHR 碳 素 钢 铸件 技术 条 件 

















GB/T 12230- 2005 通用 阀门 《不锈钢 铸件 技术 条 件 

















GB/T 12232—2005 28 Dim i 25 Xe hl pl mi 



































GB/T 12233 一 2006 այլ) 鉄 制 蔽 止 剛 与 井 降 式 止 回 山 











GB/T 12234- 2007 ता Se C TAH REEE B BR i E 893 t D I] 











石油 ` 石 化 及 相关 工业 用 钢 制 截止 阅 和 升降 式 





GB/T 12235--2007 








GB/T 12236—2008 石油 ARI TO FEE ES pd s iJ z LE. In HT 
































GB/T 12237—2007 石油 ,石化 及 相关 工业 用 的 钢 制 球阀 























GB/T 12238- 2008 通用 阀门 ”法 兰 和 对 夹 连接 蝶阀 















































GB/T 12239 一 2008 通用 阀门 ”隔膜 阀 
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CE) 
序 号 标准 编号 标准 名 称 
35 GB/T 12240 一 2008 EIT] ատա 
36 | GB/T 12241—2005 安全 闪 一 般 要求 
37 | GB/T 12242—2005 压力 释放 装置 ”性 能 试验 规范 
38 | GB/T 12243 一 2005 JR ECBEBUS SX 4> իկ 
39 | GB/T 12244—2006 減圧 周一 般 要 求 
40 | GB/T 12245—2006 减 压 阀 性 能 试验 方法 
41 GB/T 12246 一 2006 先导 式 减 压 阀 
42 | GB/T 12247 一 1989 Zeck DK 
43 | CB/T 12250 一 2005 RAK 术语 标志 结构 长 度 
44 | GB/T 12251 一 2005 FEN ”试验 方法 
45 | GB/T 13402—2010 大 直径 碳 钢管 法 兰 
46 | GB/T 13927 一 2008 通用 阀门 压力 试验 
47 | GB/T 13932 一 1992 EIT] SEE FUE I 
48 | GB/T 14478 一 1993 大 中 型 水 轮机 进 水 阀门 ”基本 技术 条 件 
49 GB 15382 一 2009 気 瓶 岡 通用 技 木 条 件 
50 CB 15930 一 2007 建筑 通风 和 排 烟 系统 用 防火 阀门 
51 GB 16802 一 1997 城镇 燃气 调 压 器 
52 | GB/T 17241. 6 一 2008 | 整体 铸铁 管 法 兰 
53 GB 17447 一 1998 气 零 剂 阀门 
54 | CB/T 19672 一 2005 管线 阀门 ”技术 条 件 
55 | CB/T20173 一 2006 石油 天 然 气 工业 “管线 输送 系统 “管道 阀门 
56 | GB/T20910 一 2007 热 水 系统 用 温度 压力 安全 阀 
57 | GB/T 21384—2008 电热 水 器 用 安全 阀 
58 | GB/T 21385—2008 金属 密封 球阀 





































































































































































































(Յէ) 
序号 标准 编号 标准 名 称 
59 | GB/T 21386 一 2008 FE fn s Co Hs PA 
60 | GB/T21387—2008 | his iln ii] 
EET 石油 天 然 气 工业 ”水 下 生产 系统 的 设计 与 操 
作 第 4 部 分 :水 下 井口 装置 和 采油 树 设备 
62 | GB/T21465 一 2008 阀门 术语 
63 | GB/T22130 一 2008 11176 2É [8] 
Tm 石油 天 然 气 工 业 ”钻井 和 采油 设备 ”并口 装 
置 和 采油 树 

65 | GB/T 22652—2008 阀门 密封 面 堆 爆 工艺 评定 
66 | GB/T22653 一 2008 液化 气体 设备 用 紧急 的 断交 
67 | GB/T22654—2008 | APUK 技术 条 件 
68 | CB/T26479 一 2011 弾性 密封 部 分 回 比内 ”耐火 试验 
69 | CB/T26480 一 2011 阀门 的 检验 和 试验 
70 | CB/T26481 一 2011 阀门 的 逸 散 性 试验 

附 表 B-2 机械 工业 行业 标准 (JB/T) 

序号 标准 编号 标准 名 称 

1 JB/T 74 一 1994 管 路 法 兰 技 木 条 件 
2 JB/T 93 一 2008 阀门 零 部 件 扳手 .手柄 和 手 轮 
3 JB/T 106 一 2004 阀门 标志 和 涂 漆 
4 JB/T 308—2004 阀门 型 号 编制 方法 
5 JB/T 450 一 2008 锻造 角 式 高 压 阀门 技术 条 件 
FE PN2500 超 高 庄 関 「] 和 管 件 第 1 部 分 阀门 











型式 和 基 本 参 数 
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( 续 ) 
序号 | ”标准 编导 标准 名 称 
PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 2 部 分 խյ 
7 JB/T 1308.2- 2011 Di Բ If ] H 件 H 分 ի 
门 管件 和 紧 固件 
PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 3 部 分 管子 
8 | JB/T1308.3—2011 |. 
端 部 
PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 4 部 分 i 
9 | JB/T13084—01 Lei RPT SEH "e 
接 3 
PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 $ 部 分 PHA 
10 | JB/T 1308.3—2011 Lea 
ge 
PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 6 部 分 փյ 
11 | JB/T 1308. 6—2011 ` 
AE 

















12 JB/T 1308. 7 一 2011 PN2500 ji i FEIT TREE 第 7 部 





PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 


TF 


第 8 部 分 内 外 
13 | JB/T 1308.8 一 2011 





























螺母 

PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 9 部 分 接头 

14 | JB/T1308.9—2011 ERUIT ME 部 分 接头 
螺母 

PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 10 部 分 外 
15 | JB/T 1308. 10—2011 is 








PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 11 部 分 内 
外 螺 套 


P 


16 | JB/T 1308. 11—2011 





PN2500 超 高 压 阀门 和 
位 环 


թ 
ոջ: 
ES 
に 
Ni 
du 
= 
N 
Kei 
MM 
E 
n 
mr 


17 | JB/T 1308. 12—2011 












































PN2500 超 高 压 阀 门 和 


az 


ոջ: 
ES 
n 
Ë 
"d 
= 
し っ 
यद 
で 


18 | JB/T 1308. 13--2011 










































































































































































(श) 
序号 标准 编号 标准 名 称 
PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 14 部 分 XX 
19 | JB/T 1308. 14--2011 Սոր 
PN2500 ERER 172252 第 15 部 分 阶 
20 | IB/T 1308. 15—2011 | 
端 双 头 螺 柱 
PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 16 部 分 5 
21 | JB/T 1308. 16- 2011 all RE $ 
d PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 17 部 分 5X 
22 | JB/T 1308. 17-201| 
ITE 
o PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 18 部 分 异 
23 | IB/T 1308. 18-2011 |... 
242325 
PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 19 部 分 等 
24 | JB/T 1308. 19—2011 | क pub à US: 
径 三 通 , 等 径 四 通 
702500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 20 部 分 HF 
25 | IB/T 1308 20-2011 | լյ 
径 三 通 , 异 径 四 通 
PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 21 部 件 Gy 
26 | JB/T 1308.21—2011 անա See 
管 
27 | JB/T1700 一 2008 gr] րյ .螺栓 和 螺 塞 
28 | JB/T1701—2010 պի Խիտ 
29 | JB/T1702—2008 ITERE MEE 
30 | JB/T 1703—2008 JRR OE 
31 JB/T 1708—2010 RER HORE .填料 压 套 和 填料 压板 
32 | JB/T1712—2008 HERE ”填料 和 填料 执 
33 JB/T 1718—2008 शु कूले कयता hän 
34 | JB/T1726—2008 gr Int II EISEN 
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(E) 
序号 标准 编号 标准 名 称 
35 JB/T 1741 一 2008 JERE DD 
36 JB/T 1749--2008 աՀ աար 
37 JB/T 1754—2008 ITERE ”接头 组 件 
38 JB/T 1757 一 2008 աՀ որի ԷԲ Էա 
39 JB/T 1759—2010 jme DS 
40 JB/T 2768 一 2010 病室 部 件 EET .管件 和 阀门 端 部 尺寸 
41 JB/T 2769 一 2008 赔 门 零 部 件 ”高 压 螺纹 法 兰 
42 JB/T 2772 一 2008 ITERE 高圧 盲 板 
43 JB/T 2776 一 2010 शु कूले AEA 
44 JB/T 2778 一 2008 赔 门 零 部 件 ”高 压 管件 和 紧 固件 温度 标记 
45 JB/T 3595—2002 电站 阀门 ”一 般 要 求 
46 JB/T 4018 一 1999 电站 阀门 ”型 号 编制 方法 
47 JB/T 6446 一 2004 Es 
48 JB/T 4119—1991 S H rE RE 
49 JB/T 5208—2008 BIS NE 
50 JB/T 5210—2010 国门 零 部 件 上 密封 座 
51 JB/T 5211—2008 այյ Հա հայաթ 
52 JB/T 5263—2005 电站 阀门 铸 钢 件 ”技术 条 件 
53 JB/T 5296 一 1991 通用 阀门 ”流量 系数 和 流 阻 系数 的 试验 方法 
54 JB/T 5298—1991 管线 用 钢 制 平板 闸阀 
55 JB/T 5299 一 1998 फेक լէ bing ig 
56 JB/T 5300 一 2008 工业 用 阀门 材料 选用 导 则 
57 JB/T 6438 一 1992 阀门 密封 面 ” 等 离子 堆 焊 ”技术 要 求 
58 JB/T 6439—2008 阀门 受 压铸 钢 件 ”磁粉 探伤 检验 








































































































































































































序 号 标准 编号 标准 名 称 
59 JB/T 6440 一 2008 ISEB 
60 JB/T 6441—2008 压缩 机 用 安全 阀 
61 JB/T 6900 一 1993 էզ 
62 JB/T 6901 一 1993 封闭 式 眼 镜 阀 
63 JB/T 6902—2008 阀门 铸 钢 件 液体 渗透 检查 方法 
64 JB/T 6903 一 2008 阀门 铸 钢 件 超声 波 检查 方法 
65 JB/T 7228 一 1994 风量 调节 阀 
66 JB/T 7245—1994 he յԱ LE P 
67 JB/T 7248—2008 赔 门 用 低温 铸 钢 件 技术 条 件 
68 JB/T 7252--1994 阀 式 孔 板 节 流 装 置 
69 JB/T 7550--2007 空气 分 离 设备 用 切换 蝶阀 
70 JB/T 7673—1995 真空 阀门 型 号 编制 方法 
71 JB/T 7746 一 2006 紧凑 型 钢 制 阀门 
72 JB/T 7747 一 2010 EERIE R 
73 JB/T 7749—1995 低温 阀门 技术 条 件 
74 JB/T 7927 一 1999 արի 外 況 原 量 要求 
75 JB/T 7928 一 1999 通用 次 货 要 求 
76 JB/T 8527 一 1997 金属 密封 蝶阀 
77 JB/T 8528 一 1997 普通 型 阀门 电动 装置 ”技术 条 件 
78 JB/T 8529 一 1997 隔 爆 型 阀门 电动 装置 ”技术 条 件 
79 JB/T 8530 一 1997 阀门 电动 装置 型 号 编制 方法 
80 JB/T 8531 一 1997 阀门 手动 装置 ”技术 条 件 
81 JB/T 8691—1998 对 夹 式 刀 形 闸阀 
82 JB/T 8692 一 1998 MEE 
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(Յէ) 
序号 标准 编号 标准 名 称 
83 JB/T 8858 一 2004 闻 阀 静 压 寿命 试验 规程 
84 JB/T 8859—2004 截止 阀 静 压 寿命 试验 规程 
85 JB/T 8860—2004 旋塞 阀 静 压 寿命 试验 规程 
86 JB/T 8861 一 2004 球阀 静 压 寿命 试验 规程 
87 JB/T 8862—2004 阀门 电动 装置 寿命 试验 规程 
88 JB/T 8863 一 2004 蝶阀 静 压 寿命 试验 规程 
89 JB/T 8864—2004 阀门 气动 装置 ”技术 条 件 
90 JB/T 8937—2010 对 夹 式 止 回 阀 
D गोते s LAT ESTE & 1116 # की Է की A 44 लर श्र 
件 
92 JB/T 9576 一 2000 大 中 型 水 轮机 进 水 阀门 系列 
93 JB/T 9624 一 1999 电站 安全 阀 技 术 条 件 
94 JB/T 9625 一 1999 锅炉 管道 附件 承 压铸 钢 件 ”技术 条 件 
95 | JB/T 10529 一 2005 陶瓷 密封 阀门 ”技术 条 件 
96 | JB/T 10530—2005 AAMER 
97 | JB/T 10606—2006 Rt Fil 
98 | JB/T 10648-2006 空调 与 冷冻 设备 用 制冷 剂 截止 阀 
99 | JB/T 10673—2006 撑 开 式 金 属 密封 阀门 
100 | JB/T 10674 一 2006 水 力 控制 阀 
101 | JB/T 10675 一 2006 KHE R 
102 | JB/T 10688 一 2006 聚 四 氟 乙 烯 垫 片 技术 条 件 
103 | JB/T 10689 一 2006 膨胀 聚 四 氟 乙 烯 密封 带 技 术 条 件 
104 | JB/T 10768—2007 空调 水 系统 用 电动 阀门 
105 | JB/T 10830—2008 液压 电磁 换 向 座 阀 














附 表 B-3 ”中 国 化 工行 业 标准 
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序号 标准 编号 标准 名 称 
1 HG/T 2434—2005 Ֆո | SCR 45171 
2 HG/T 2482—1993 气相 稳 流 阀 技 术 条 件 
3 HG/T 3156—2000 尿素 用 高 压 角 式 截止 阅 和 节 流 阀 
4 HG/T 3157 一 2006 PELE ROE SF HR FR I] 
5 HG/T 3158 一 2006 液化 气体 包车 用 紧急 切断 阀 
6 HG/T 3215 一 1986 MPT EE FRE 
7 HG/T 3217 一 2009 IO EA Նիլ իվ 
8 HG/T 3218 一 2009 IO P निज Hl mg 
9 HG/T 3219 一 2009 JAIP rar i] 
10 | HG/T 3220—2009 Je k Ba ha թիվ 
11 HG/T 3704—2003 氟 塑 料 衬里 阀门 技术 条 件 
12 HG/T 3912 一 2006 内 置式 安全 止 流 底 阀 技术 条 件 
13 |HG/T 20519. 21—1992| ”特殊 阀门 和 管道 附件 表 
14 | HG/T 20570. 2--1995 | 安全 阀 的 设置 和 选用 
15 |HG/T 20570. 18 一 1995| 阀门 的 设置 
16 |HG/T 20570. 21—1995| ZAK ny = 
17 | HG/T 20592 一 2009 钢 制 管 法 兰 (PN 系列 ) 
18 | HG/T 20610 一 2009 钢 制 管 法 兰 用 缠绕 式 热 片 (PN 系列 ) 
19 | HG/T 20612 一 2009 钢 制 管 法 兰 用 金属 环 热 (PN 系列 ) 
20 | HG/T 20613 一 2009 钢 制 管 法 兰 用 紧 固件 (PN 系列 ) 
21 | HG/T 20615 一 2009 钢 制 管 法 兰 型 式 .参数 (Class 系列 ) 
22 | HG/T 20623 一 2009 大 直径 钢 制 管 法 兰 (Class 系列 ) 
23 | HG/T 20631 一 2009 钢 制 管 法 兰 用 缠绕 式 热 片 (Class 系列) 
24 | HG/T 20633 一 2009 钢 制 管 法 兰 用 金属 环 热 ( Class 系列 ) 
25 | HG/T 20634 一 2009 钢 制 管 法 兰 用 紧 固 件 ( Class 系 列 ) 
26 | HG/T 21551 一 1995 FEE ROE 
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附 表 B4 中国 石化 行业 标准 


















































































































































































































































序号 标准 编号 标准 名 称 
1 SHS 01030 一 2004 阀门 维护 检修 规程 (试行 ) 
2 SHS 02019 一 2004 特殊 阀门 维护 检修 规程 
3 SHS 03014 一 2004 超 高 压 阀 门 维护 检修 规程 
4 SHS 03050 一 2004 旋转 阀 维护 检修 规程 
5 SHS 09001 一 2004 供 排水 大 阀门 维护 检修 规程 
6 SH/T 3064 一 2003 石油 化 工 钢 制 通用 阀门 选用 、 检 验 及 验收 
7 SH/T 3403 一 1996 管 法 兰 用 金属 环 热 
8 SH/T 3404—1996 管 法 兰 用 紧 固 件 
9 SH/T 3406 一 1996 石油 化 工 钢 制 管 法 兰 
10 SH/T 3407 一 1996 管 法 兰 用 缠绕 式 热 片 
11 SH/T 3518—2000 阀门 检验 与 管理 规程 
附 表 B-5 ”中 国 石油 行业 标准 
序号 标准 编号 标准 名 称 
1 SY/T 0511 一 1996 մենր कै 
2 | SY/T 0525. 1 一 1993 | titii 7 ZAR 
3 SY/T 4102—1995 阀门 的 检查 与 安装 规范 
पन 2002 石油 井口 装置 ”法 兰 用 密封 环 热 型 式 、 尺 寸 及 
技术 要 求 
5 SY/T 5215—2005 SR ETI 
6 SY/T 5835—1993 压 裂 用 井口 球阀 
7 SY/T 6400—1999 气 举 阀 性 能 试验 方法 
8 SY/T 6450—2000 气 举 阀 的 修理 ,测试 和 调 定 推荐 方法 
9 SY/T 6470 一 2000 输 油 气管 道 通 用 阀门 操作 维护 检修 规程 
10 SY/T 6746—2008 倒 密 封 阀 耐火 试验 规程 
11 SY/T 10006 一 2000 海上 井口 地 面 安全 阀 和 水 下 安全 阀 规范 
EE 井下 安全 阀 系 统 的 设计 、 安 装 、 修 理 和 操作 的 








推荐 作法 
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附 表 B-6 ”中 国电 力行 业 标 准 
标准 名 称 





标准 编号 
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1 | DLT 530 一 1994(2005 ) | 7k J BRIR HE विक जर ATE 
2 |DL/T531—1994(2005) | 电站 高 温 高 压 截止 阀 闸阀 技术 条 件 
3 DL/T 641—2005 电站 阀门 电动 执行 机 构 
4 |DL/T642—1997(2005) | 隔 爆 型 阀门 电动 装置 
5 DL/T 716—2000 Hay Br S md 3 FH M] 
6 DL/T 746 一 2001 电站 蝶阀 选用 导 则 
x — 火力 发 电厂 锅炉 机 组 检修 导 则 第 3 部 分 : 
阀门 与 汽水 系统 检修 
8 DL/T 906 一 2004 CEHE երգա 
9 DL/T 922—2005 KJEE Fata o FR յա) 1112 EN 
10 DL/T 923—2005 KIR a FR AE Բ HEAR 4६11: 
11 DL/T 959—2005 ոու Հիմի Se D 
12 DI/T 1068—2007 水 轮机 进 水 液 动 蝶阀 选用 、 试 验 及 验收 导 则 
附 表 B-7 城 填 建设 行业 标准 
序号 标准 编号 标准 名 称 
1 CJ/T 25—1999 上 共 热 用 手动 流量 调节 内 
2 CJ/T 153 一 2001 合式 温度 控制 阀 
CJ/T 154—2001 给 排水 用 缓 闭 止 回 阀 通用 技术 要 求 
4 CJ/T 167 一 2002 ZI fig EFE hil फट 
5 CJ/T 179—2003 力 式 流量 控制 阀 
6 CJ/T 196 一 2004 թրե Մեա 
7 CJ/T 216 一 2005 给 排水 用 软 密封 闸阀 
8 CJ/T 217—2005 给 水 管道 复合 式 高 速 进 排 气 阀 
9 CJ/T 219—2005 水 力 控制 阀 
10 CJ/T 282 一 2008 SE ERR AE Ind Hid 
11 CJ/T 283 一 2008 偏心 半球 阀 
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2. 国际 标准 和 国外 先进 标准 
ISO 国际 标准 化 组 织 标准 见 附 表 B-8， 美 国 机 械 工 程 师 
学 会 标准 ASME 见 附 表 3-9, ， 美 国 石油 学 会 标准 ՃԵԼ 见 附 表 
B-10, 美国 阀门 和 管件 制造 商 协 会 标准 MSS 见 附 表 8-11 , 
美国 材料 试验 协会 标准 ASTM 见 附 表 B-12 ， 欧 洲 标准 EN 見 
附 表 B-13, AWWA 美国 给 水 工程 协会 标准 见 附 表 B-14, 
NACE 美国 防腐 蚀 工 程 师 协会 标准 见 附 表 8-15. 
HX 3-8 ISO 国际 标准 化 组 织 标准 



























































序号 标准 编号 ոն 名 称 
1 1150 1023: 1974 航空 器 ”高压 空气 充气 阀 
2 |ISO 4126-1; 2004 超 压 保 护 安全 装置 第 1 部分: KAR 
超 Hk de 装置 第 2 部 分 : 爆 破 安全 
3 ISO 41262. 2003 E. 保护 ՉՀ E 部 分 片 
T 





x 


超 压 保 护 安全 装置 第 3 部 
破片 安全 装置 的 组 合 


分 : «Հացի 
4 |Տ04126-3։ 2006 











超 压 保护 安全 装置 ”第 4 部 分 先导 式 安全 





5 |ISO 4126-4; 2004 (2007) 


部 





超 压 保护 安全 装置 
力 释放 系统 
超 压 保护 安全 装置 
装置 的 应 用 、 选 择 和 安装 
8 |IS04126-7: 2004(2006)| 超 压 保护 安全 装置 第 7 部 分 : 通用 数据 
9 |ISO 5145: 2004(2008) | 气体 和 混合 气体 气 瓶 阀 出 气 口 选择 和 尺 二 
10/180 5208; 12008 Re Sl REISS 
标记 


Ց 
տ 
ss 


分 : 可 控 安全 压 
6 |ISO 4126-5: 2003 (2007) e * 














Ց 
CN 
ss 


分 : 爆破 片 安全 
7 |ISO 4126-6: 2003 



































11 150 5209: 1977 通用 工业 阀门 


























12 150 5210: 1991 


























阀门 一 一 多 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 


Ei 























































































































































































































(2) 

序号 标准 编号 कि 准 名 称 

13 150 5211 2001 工业 阀门 一 一 部 分 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 

14 146 9722151985 法 兰 连 接 的 管道 系统 用 金属 法 兰 ” 结 构 长 
和 端面 至 中 心 的 尺寸 

15 |ISO 5996; 1984 铸铁 闸阀 

16 [ISO 6002: 1992 FERAE Ye Be R] के ñu il iu 8] 

17 150 6552; 1980(2009) Dain ”术语 定义 

18 ՏՕ 6553: 1980 जिठीङ աՆ էԱ 板 志 

19 150 6554: 1980 विक वयर (वे ”结构 长 

20 150 6704: 1982 AIRAU “分 类 

21 150 6708: 1995 管道 元 件 一 一 公称 尺寸 的 定义 和 选用 

22 150 6948; 1981 մ 2 kg ”产品 性 能 特性 试验 

23 |ISO 7005-1 : 1992 金属 法 兰 部 分 : 钢 制 法 兰 

24 |ISO 7005-2; 1988 金属 法 兰 第 2 部 分 : 铸铁 法 兰 

25 |ISO 7005-3; 1988 金属 法 兰 第 3 部 分 : 铜 合金 法 兰 

26 |ISO 7121; 2006 法 兰 连 接 钢 制 球阀 

27 1150 7259: 1988 坦 地 用 按钮 操纵 的 铸铁 闸阀 

28 150 7268: 1983 管 道 元 件 ”公称 压力 的 定义 

29 |ISO 7841: 1988 ZS" km ”蒸汽 泄漏 量 的 测定 ”试验 方法 

30 |ISO 7842: 1988 ZE" Km “排水量 测定 试验 方法 

31 150 8233: 1988 热塑性 塑料 阀门 “力矩 试验 方法 

32 150 8659: 1989 热塑性 塑料 阀门 ”疲劳 强度 ”试验 方法 

33 |ISO 10432; 2004 石油 和 天 然 气 工 业 JEF आय 

RN fii ` 石油 化 工 和 相关 工业 用 螺栓 连接 阀 盖 
անեի: 

35 |ISO 10497; 2004 阀门 试验 ”阀门 火灾 型 式 试验 要 求 

36 |ISO 10631; 1994 通用 金属 蝶阀 
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(Յէ) 
序号 标准 编号 oe 名 称 
37 150 10933։ 1997 燃气 分 配 系统 用 聚 乙 烯 (PE) 阀门 
38 |ISO 12149, 1999 HHI ae e BEI i DA) कि TEE IE ա 
i 油 和 天 然 气 道 输送 系统 ”管线 闪 
46 ISO Tai: 2001200) < 中 天然气 工业 ”管道 输送 系统 “管线 站 
յ 
了 油 和 天 然 气 道 输送 系统 底 管 
कवळ 9809 石油 和 天 然 气 工业 ”管道 输送 系统 ”海底 管 
2X RIT 
1 油 和 天 然 气 工业 用 公称 尺寸 为 < DN100、 
41 |ISO 15761։ 2002 di quy Ce Ë TOP i 
Խա. ARLE BIA LE Բլ 
工业 阀门 、 漏 气 的 测量 、 试 验 和 鉴定 程序 第 
22, E dil Í EEN Dee 
部 分 “阀门 的 分 类 体系 和 型 式 试 验 鉴定 程序 
工业 阀门 、 漏 气 的 测量 、 试 验 和 鉴定 程序 
दा 8 լզ I rds 量 — 试验 和 鉴定 程序 
第 2 部 分 阀门 产品 验收 试验 
44 |ISO 16135։ 2006 工业 用 阀 热塑性 材料 制 球阀 
45 |ISO 16136: 2006 TAAR 热塑性 材料 制 蝶 阀 
46 |ISO 16137: 2006 TAWAR FB PEA ASH LE EI R 
47 ISO 16138: 2006 THR FB E 4 իւ» D] 
48 SO 16139 : 2006 THR 热塑性 材料 制 闸阀 
49 1150 17292. 2004 石油 、 石 化 和 相 工业 用 金属 球阀 
50 |ISO 21787 : 2006 工业 阀门 一 一 热塑性 材料 制 截止 阀 


附 表 B-9 ASME 美国 机 械 工程 师 学 会 标准 






































序号 标准 编号 标 WE 名 称 
1 ASME A112. 14. 1—2003 (2008) | Ink ijr] 





ASME B16. 1—2005 





灰 铸 铁 管 法 兰 及 法 兰 配件 〈Class25、 


125 和 250) 








ASME B16. 5 一 2009 








管 法 兰 和 法 兰 管件 (NPS1/2 ~ NPS24 ) 





























































































































(2) 
序号 标准 编号 कि 准 名 称 
4 |ASME B16. 9 一 2007 工厂 制 锻 钢 对 焊管 件 
5 |ASME B16. 10--2009 阀门 的 结构 长 度 
6 |ASME B16.25—2007 对 焊 端 
7 ASME 316. 34 一 2009 法 兰 、 螺 纹 和 对 焊 端 阀门 
8 |ASME B16. 47 一 2006 大 直径 钢 制 法 兰 
9 |ASME PTC25 一 2008 压力 释放 装置 性 能 试验 规范 
ASME 锅炉 及 压力 容器 规范 第 1 卷 动 
10 |ASME BPVC— I —2010 
力 锅炉 建造 规范 
ASME 锅炉 和 压力 容器 规范 第 工 卷 A 
11 |ASME BPVC— [I A—2010 Exe iid e TES 
fu 鉄 基 材 料 
ASME 锅炉 和 压力 容器 规范 第 开卷 B 
12 |ASME BPVC— l B—2010 e EE աա 
篇 ， 非 铁 基 材料 
ASME 锅炉 和 压力 容器 规范 第 开卷 C 
13 |ASME BPVC— II C—2010 M 
fu 糧 条 、 糧 多 及 填 充 材料 
ASME 锅炉 和 压力 容器 规范 第 工 卷 D 
14 |ASME BPVC— [I D—2010 uc 2 S NE 
篇 ”材料 性 能 
ASME 锅炉 和 压力 容器 规范 第 亚 卷 ” 核 
15 |ASME BPVC 一 亚 一 2010 ատամն 
动力 装置 建造 规范 
ASME 锅炉 和 压力 容器 规范 第 W 卷 त्र 
16 |ASME BPVC—IV —2010 BAIE " M ण Š 
暧 锅炉 建造 规范 
ASME 锅炉 和 压力 容器 规范 第 V 卷 无 
17 |ASME BPVC— V —2010 | erch 
损 检 测 
ASME 锅炉 和 压力 容器 规范 第 V 卷 त्र 
18 |ASME BPVC— VI—2010 锅 Ա 2 














炉 维护 和 运行 推荐 规则 
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序 号 标准 编号 kk WE 名 称 
í ASME 锅炉 和 压力 容器 规范 第 
19 |ASME BPVC— VI—2010 ԱՈ քիթը 
力 锅炉 维护 推荐 导 则 
ի ASME Հ की ।क 7J क 70 55 VIS 
20 ASME BPVC—W—1—2010 मजाक न 
篇 ”压力 容器 建造 规则 
ASME 锅炉 和 压力 容器 规范 第 岂 卷 
21 [ASME BPVC—WI—2—2010 x ñ Ü 73 i 
篇 ”压力 容器 建造 男 一 规则 
ի ASME FFE 7J क 70 55 VIS 
22 ASME BPVC—W—3—2010 Wo झमक्क आग 
篇 ”高 压 容器 建造 男 一 规则 
ASME 锅炉 和 压力 容器 规范 第 
23 |ASME BPVC—IX —2010 iie ह "9 
ՖԱ br 
ASME 锅炉 和 压力 容器 规范 第 
24 |ASME BPVC—VXII—2010 — TP — 
^i WE BJ te Yk REV fa FE LR] 
25 |ASME B16. 104 一 2006 ամար այո HEY 
附 表 5-10 API 美国 石油 学 会 标准 
序号 标准 编号 标 准 名 称 
石油 、 石 化 和 天 然 气 工业 质量 旨 
1 API SPEC 01--2007 » n 化 35 j^ 
20 
2 |API RP 5B1—1999 套 管 、 油 管 和 管线 管 螺纹 测量 和 检验 
3 |API SPEC 6A 一 2004 井口 装置 和 采油 树 设 备 规范 
4 |API SPEC 6D—2008 (2009) 管线 阀门 
5 ՄԵԼ RP 6DR—2006 管线 阀门 的 修补 与 再 造 
6 |API SPEC 6DSS—2009 ԽՏՈՒԹՅԱՆ 
7 |API SPEC 6FA—1999 阀门 火灾 型 式 试验 规程 









































(5X) 
序号 标准 编号 标 准 名 称 
ո) ԱԷ Lb Բու 内 FIJ Da 
Fete 5907 15 268 青 炼 厂 泄 压 装置 的 尺寸 和 安装 
第 1 部 分 : 尺寸 和 选 型 
精炼 厂 泄 压 装 置 的 尺寸 、 选 型 和 安装 
9 |API RP 520. 2 一 2003 
第 2 部 分 : 安装 











API STD 521--2008 


压力 释放 和 减 压 系统 指南 





API STD 526--2009 


法 兰 连接 钢 制 汇 压 阀 





API STD 527--2007 


HEIR HR RE FRE 








API RP 553--2007 





ր PEI 





API RP 574--2003 (2009 ) 





511. BUD] BOUERU TS URE 





API RP 576—2003 (2009) 


压力 释放 装置 的 检验 





API STD 594—2004 








API STD 598--2009 


阀门 的 检查 和 试验 





API STD 599--2007 








法 兰 和 对 焊 连 接 金 属 旋塞 阀 





API STD 600 一 2009 





法 兰 、 螺 纹 和 对 焊 端 螺栓 





20 


API STD 602 一 2009 








D'Nimm. ERLE mn Բա 





API STD 603 一 2007 














法 兰 和 对 焊 端 螺栓 
հր 





API STD 607--2010 


阀门 试验 : 火灾 型 式 试验 要 求 





API STD 608 一 2008 


法 兰 、 螺 纹 和 对 焊 连 接 金属 球阀 








API STD 609--2009 


双 法 兰 式 、 凸 耳 和 对 夹 式 蝶阀 





API RP 621 一 2005 











金属 闸阀 、 截 止 阅 和 止 回 阀 的 修复 








API STD 622 一 2006 











炼油 厂 阀门 逸 散 性 泄漏 的 型 式 试验 


法 兰 、 凸 耳 、 对 夹 和 对 焊 连 接 止 回 阅 


TE sis 11 


石油 和 天 然 气 工业 用 公称 尺寸 <DN100 


接 阀 盖 的 耐 腐蚀 


320 






































































































































































































































附 表 5-11 MSS 美国 阀门 和 管件 制造 商 协会 标准 
序号 标准 编号 ե WE 名 称 
管 法 兰 以 及 阀门 和 管件 端 法 的 接触 面 
1 | MSS SP 6 一 2007 ema 
标准 精度 
2 |MSS SP 9 一 2008 青銅 、 鉄 和 制 制 法 和 的 悠 孔 
阀门 、 管 件 、 法 兰 和 管 接头 的 标准 标记 
3 | MSS SP 25 一 2008 
方 法 
(1855150 法 兰 端 和 对 焊 端 耐 腐蚀 的 闸阀 、 
4 | MSS SP 42 一 2009 
Zum. "mn իվ 
5 |MSS SP 44 一 2006 钢 制 管道 法 兰 
I, AA, EMH SOE 
6 | MSS SP 53-1999 (2007) ” x 
钢 件 和 锻 钢 件 质量 标准 一 磁粉 检测 方法 
阀门 、 法 兰 、 管 件 和 其 他 管道 部 件 用 铸 
7 |MSS SP 54 一 1999(2007 ) 钢 件 和 锻 钢 件 质量 标准 一 射线 照 像 检验 方 
法 
阀门 、 法 兰 、 管 件 和 其 他 管道 部 件 用 和 铸 
8 |MSS SP 55 一 2006 钢 件 质量 标准 一 表面 缺陷 评定 的 目 视 检 验 
方法 
9 |MSS SP 61 一 2009 钢 制 阀门 的 压力 试验 
10 | MSS SP 67—2002 蝶阀 
11 | MSS SP 68 一 2004 偏心 结构 的 高 压 蝶阀 
12 | MSS SP 70 一 2006 法 兰 端 和 螺纹 端 铸铁 闸阀 
13 |MSS SP 71 一 2005 法 兰 端 和 螺纹 端 铸铁 旋 启 式 止 回 阀 
14 | MSS SP 72—1999 法 兰 端 和 对 焊 端 通用 球阀 
15 | MSS SP 78 一 2005 法 兰 端 和 螺纹 端 灰 铸 铁 旋塞 阀 
16 | MSS SP 80 一 2008 թնի յա. SE. fA RRALLE ER 


























标准 编号 














bs WE 名 P 











MSS SP 81—2006 





եաց S 2 a AP 9 की 717 [n իյ 

















































































































18 | MSS SP 85—2002 MR on JC Py EK की AE Թա 
19 | MSS SP 88—2001 հարա 
20 | MSS SP 91 一 2009 阀门 手动 操作 指南 
21 | MSS SP 92 一 1999 阀门 用 户 指 南 
阅 门 、 法 兰 、 管 件 及 其 他 管道 附件 用 和 钴 
22 | MSS SP 93 一 2008 钢 件 和 锻 钢 件 质量 标准 一 液体 渗透 检验 方 
法 
阀门 、 法 兰 、 管 其 他 管道 阶 
5 门 、 法 兰 、 SACRA ԱԹՈ 
钢 件 和 锻 钢 件 质量 标准 一 超声 波 检验 方法 
24 | MSS SP 95---2006 模 锻 螺纹 接头 及 大 型 旋塞 
25 | MSS SP 96 一 2005 阀门 和 管件 术语 指南 
26 | MSS SP 98--2001 (12005) BJ]. 、 消 防 栓 及 管件 内 部 防护 涂 层 
27 | MSS SP 99—1994 ( R2005 ) (४ 
部 分 回转 阀门 驱动 装置 连接 法 兰 和 驱动 
28 | MSS SP 101--1989 (2001) に Lie 
件 的 尺 寸 和 工作 特性 
多 可 转 阀 门 驱 动 装 连 法 兰 和 了 驱动 
3x Ա किती] £r] uk 置 连接 HJ ॐ 
的 尺寸 和 工作 特性 
30 | MSS SP 108 一 2002 弹性 密封 的 铸铁 偏心 旋塞 闪 
ar. Kidd 次 针 焊 、 环 槽 扩 口 连 
तया का SE Հեյ. լո, Ֆին 接 
անցի 
32 | MSS ՏԵ 115 一 2006 天 然 气 设备 用 流量 限制 阀 
33 | MSS SP 117—2006 波纹 管 密封 截止 阅 和 闸阀 
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(E) 
序号 标准 编号 标 准 名 称 
法 兰 端 、 无 法 兰 端 、 螺 纹 端 和 焊接 端 紧 
34 | MSS SP 118 一 2007 


凑 型 钢 制 截止 阅 和 





E 








升降 式 钢 制 阀门 





阀 杆 填料 的 鉴定 试验 方 
















































































35 | MSS SP 121—2006 Se 
36 | MSS SP 122 一 2005 塑料 工业 球阀 
EE I लेम चि 球墨 铸铁 止 
ոպ 

38 | MSS SP 126 一 2007 弹簧 加 载 中 心 导 向 钢 制 止 回 阀 

39 | MSS SP 128 一 2006 球墨 铸铁 闻 阀 
40 | MSS SP 130 一 2003 波纹 管 密封 仪表 阀门 

41 | MSS SP 133 一 2005 氏 圧 燃料 気体 用 流量 限 制 賠 

42 |MSS SP 134 一 2006 Iis FH eod թթ րց ահու հյ 
43 | MSS SP 135—2006 高 压 钢 制 刀 闸阀 

44 | MSS SP 136 一 2007 球墨 铸铁 旋 启 式 止 回 阀 

附 表 B-12 ASTM 美国 材料 试验 协会 标准 

序号 标准 编号 की की 名 के 

1 ASTM A29/A29M—2005 热 轧 碳 素 钢 和 合金 钢 棒 

2 [ASTM A47/A47M—2009 铁 素 体 可 银 铸铁 件 

3 |ASTM A48/A48M—2008 灰 铸 铁 件 

4 ASTM A105/A105M—2009 管道 部 件 用 碳 素 钢 锻件 

5 |ASTM A126—2009 阀门 、 法 兰 和 管件 用 灰 铸 铁 件 

6 ASTM AI81/A181M—2006 普通 锻 制 碳 素 钢管 








































































































( 续 ) 
序号 标准 编号 标 准 名 称 
高 温 设备 用 锻 制 或 轧 制 的 合金 钢 
7 ASTM A182/A182M 一 2009 MEMES, Mt II 
件 
T 高 温和 高 压 设备 用 合金 钢 和 不 锈 钢 
8 ASTM A193/A193M—2010 
螺栓 材料 
9 ASTM A194/A194M—2010 Fn MPLS R AR A A 
螺母 
10 |ASTM A216/A216M 一 2010 高 温 用 可 熔 焊 碳 素 钢 铸件 
YE A Er 3 K = 金 钢 和 马 
11 ASTM A217/A217M 一 2008 मेड ति मे की EE Se 
体 不 锈 钢 铸件 
12 |ASTM A220/A220M—2009 珠光 体 可 银 铸 铁 
13 | ASTM A276 一 2008 不 锈 钢 棒 材 和 型 材 
抗 拉 强 度 为 60000PSi 的 碳 素 钢 螺栓 
14 |ASTM A307—2007 
和 螺 柱 
15 |ASTM A320/A320M 一 2008 低温 用 合金 钢 不 锈 钢 螺栓 材料 
要 求 进 行 缺 口 韧 性 试验 的 管道 部 件 
16 |ASTM A350/A350M—2007 
用 碳 素 钢 与 低 合金 钢 锻件 
17 |ASTM A351/A351M—2010 压力 容器 部 件 用 奥 氏 体 钢 铸件 
dune de Massie 006 低温 承 压 部 件 用 铁 素 体 和 马 氏 体 钢 
铸件 
钢 制 品 的 机 械 测试 的 标准 试验 方法 
19 |ASTM A370—2009 ey 
和 定 
20 |ASTM A395/A395M—2009 高 温 用 铁 素 体 球墨 铸铁 承 压 铸件 
21 |ASTM A436 一 2006 奥 氏 体 灰 口 铸 铁 件 
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( 续 ) 
序号 标准 编号 标 准 名 称 
22 |ASTM A439 一 2009 奥 氏 体 球墨 铸铁 件 
23 |ASTM A487/A487M 一 2007 承 压 铸 钢 件 
24 |ASTM A536 一 2009 球墨 铸铁 件 
25 |ASTM A560/A560M—2005 铬 镍 合金 铸件 
热 轧 及 冷 拔 时 效 硬 不 
Se DN K Ve $ छ फ्रि (e FETT DA] AS क्रि 
钢 棒 材 和 型 材 
T 高 压 传输 设备 用 碳 钢 及 合金 钢 法 兰 、 
27 |ASTM A694/A694M 一 2008 | 
管 网 门 及 零件 用 锻件 
恶劣 环境 下 使 用 的 耐 蚀 镍 铬 铁合金 
28 |ASTM A744/A744M 一 2006 " E. PE F GEH AO RR RF के 
29 ASTM A747/A747M 一 2007 沉淀 硬化 不 锈 钢 铸 件 
50d eni E 氏 温 承 压 设备 及 其 他 设备 用 铁 素 体 
和 马 氏 体 钢 铸件 
" 普通 应 用 的 铁 铬 镍 钼 耐 腐蚀 双 相 钢 
31 |ASTM A890/A890M 一 1999( (2007) 
( 奥 氏 体 / 鉄 素 体 ) 等 件 
承 压 件 使 用 的 熔 模 铸 钢 件 通 用 技术 
32 |ASTM A985/985M—2008 | 
要求 
33 |ASTM A995/A995M—2009 x fF कक ( 双 相 ) 
FAS P THU 
34 |ASTM A1001—2001 (2006 ) 大 型 材 高 强度 钢 铸 件 规 范 
elen, ee 高 温 下 使 用 的 沉淀 硬化 螺栓 连接 材 
Æ} CONS १07718) 
ի 高 温 下 使 用 的 马 氏 体 不 锈 钢 锻件 和 
36 |ASTM A1021/A1021M—2005 Թռ 
又 























































































































序号 标准 编号 Ë E 名 称 
37 |ASTM B61 一 2008 轮船 阀门 青铜 铸件 
38 |ASTM 362- 2009 混合 青铜 或 铜 合金 铸件 
39 |ASTM B148 一 1997(2009 ) 铝 青铜 砂 型 铸件 
40 |ASTM B367—2009 钛 和 铁合金 铸件 
41 |ASTM B369 一 2009 铜 镍 合金 铸件 
42 ASTM B391 一 2003(2009 ) HIER A Fr bÉ 
43 |ASTM B408 一 2006 镍 铭 铁合金 盘 条 和 棒 
耐 腐蚀 用 锻 制 或 轧 制 的 UNS 
N06030 、 N06022 、 N06035 、 N06200 、 
N06059 、 १06686 、 N08020 、 N08024 、 
44 |ASTM B462 一 2006 N08026 、 N08367 、 N10276 、 N10665 、 
१10675 、 N10629 、 N08031 、 N06045 
१06025 和 R20033 型 合金 管 法 兰 、 银 
制 管件 、 阀 门 及 零件 
45 |ASTM B564 一 2006 镍 合金 锻件 
46 |ASTM B637 一 2006 铝 合金 熔 模 铸件 
47 |ASTM B686 一 2003(2008 ) 高 强度 铝 合 金 铸件 
48 |ASTM B763 一 2008 阀门 用 铜 合 金砂 型 铸件 
49 |ASTM B806 一 2008 通用 铜 合金 永久 模 铸 件 
50 |ASTM B824 一 2009 铀 合金 铸件 
附 表 了 B-13 EN 欧洲 标准 
序号 标准 编号 F शी: 名 Sr 
1 |ENI9—2002 工业 阀门 一 金属 阀门 的 标志 
SRE 建筑 燃气 设备 用 手动 操作 球阀 和 封闭 底 
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(5) 
序号 标准 编号 bs Ա 名 称 
3 |EN558 一 2008 工业 阀门 一 法 兰 连接 金属 阀门 结构 长 度 
4 |EN593—2009 工业 阀门 一 金属 蝶阀 
a YEE RF HBT | bt | lli की 86 


封 性 的 试验 方法 








供水 用 阀门 ”适用 性 要 求 和 鉴定 方法 
部 分 : 一 般 要求 





6 IEN1074 一 1 一 2000(2004 ) 


NE 
pi 
= 











上 共 水 用 阀门 ”适用 性 要 求 和 鉴定 方法 
7 |EN1074—2—2000 (2004) RE 








性 要 求 和 鉴定 方法 





に 
5 
Վ 
UT 
di 
ES 
= E 
E 
di 


8 IEN1074 一 3 一 2000 











供水 用 阀门 ”适用 性 要 求 和 鉴定 方法 
FRI] 





9 IEN1074 一 4 一 2000 


$ 
+ 
=> 
ती 


















































上 共 水 用 阀门 ”适用 性 要 求 和 鉴定 方法 
第 5 部 分 : Խոյից 





10 IEN1074 一 5 一 2001 














法 兰 及 其 连接 件 . PN 标识 的 管道 、 阀 门 、 
管件 和 附件 用 圆 形 法 兰 . 第 1 部 分 : 钢 法 兰 








11 IEN1092 一 1 一 2007 














法 兰 及 其 连接 件 . PN 标识 的 管道 、 阀 门 、 
12 IEN1092 一 2 一 1997 管件 和 附件 用 圆 形 法 兰 . 第 2 部 分 : 铸铁 法 























法 兰 及 其 连接 件 . PN 标识 的 管道 、 阀 门 、 























13 |EN1092 一 3 一 2003(2007 ) 管件 和 附件 用 圆 形 法 兰 . 第 3 部 分 : 铜 合金 
法 兰 
14 |EN1171—2002 (2003 ) 工业 阀门 一 铸铁 闸阀 

















15 |EN1349—2000 工业 过 程控 制 阀 












































( 续 ) 
标准 编号 bs dE 名 की 
Ջր). Խա ույ Փի Ց. 第 1 部 分 : HEX 


EN1503 一 1 一 2000 





R] 
洲 标准 规定 的 钢材 











阀门 、 阀 体 和 阀 盖 用 材料 . 第 2 部 分 : dE 


EN1503 一 2 一 2000 » i P 
欧洲 标准 规定 的 钢材 





իյ. արզ 


RJ 阅 盖 用 材料 . 第 3 部 分 : 欧 
洲 标准 规定 的 铸铁 


EN1503—3—2000 ( 2001 ) 









































赔 门 、 阀 体 和 了 阀 盖 用 材料 . 第 4 部 分 : BX 
金 


洲 标准 规定 的 铜 合 4 





EN1503 一 4 一 2002 
































EN1626 一 2009 氏 温 容器 “低温 设备 用 阀门 
法 兰 及 其 连接 件 . Class 标识 的 管道 、 阀 
EN17591—1—2004 门 、 管 件 和 附件 用 圆 形 法 兰 . 第 1 部 分 : 钢 


法 兰 NPS1/2 ~ NPS24 





法 兰 及 其 连接 件 Class Fr) mg. mg 


EN1759 一 3 一 2003(2004 ) 门 、 管 件 和 附件 用 圆 形 法 兰 . 第 3 部 分 : d 
合金 法 兰 














法 兰 及 其 连接 件 . Class 标识 的 管道 、 闪 



























































EN1759—4—2003 门 、 管 件 和 附件 用 圆 形 法 兰 . 第 4 部 分 : d 
合金 法 兰 
EN1983 一 2006 工业 阀门 一 钢 制 球阀 
EN1984 一 2000 E Mp p] Il METI 
EN 1805210—1996 通用 阀门 ”多 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 
通用 阀门 ”部 分 回转 阀门 驱动 装置 的 连 
EN ISO5211 一 2001 





接 
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(5) 
序 号 标准 编号 FE मी 名 Sr 
石油 天 然 气 工业 用 螺栓 连接 阀 盖 的 钢 制 
28 |EN ISO10434 一 2004 որ 
[Fn] fs] 
工业 阀门 一 阀门 试验 ， 第 1 部 分 : 压力 
29 |EN12266 一 1 一 2003 = en ok 
试验 : 试验 程序 和 验收 准则 ， 强 制 性 要 
किर լլ) E Lr 试验 : 
试验 程序 和 验收 准则 ， 补 充 要 
31 |EN12288—2003 工业 阀门 一 铜 合金 闸阀 
32 |EN12334—2001 Էվա J — HEER LE [T պ 
33 |EN12351—1999 Աա ळकतात t ila 
工业 阀门 壳 体 强度 设计 ， 第 1 部 分 : 钢 
34 IEN12516 一 1 一 2005(2007 ) भ EA 
制 阀门 壳 体 强度 的 列表 ; 
35 |FN12516_2_2004 工业 阀门 壳 体 强度 设计 ， 第 2 部 分 : 钢 
制 阀门 壳 体 强度 的 计算 方法 
工业 阀门 壳 体 强度 设计 ， 第 3 部 分 : dA 
36 |EN12516 一 3 一 2002(2003 ) नि 
Det 
工业 阀门 一 液化 天 然 气 用 隔离 阀 ”适用 
37 |EN12567 一 2000 o 
性 验证 试验 
38 |EN12569—1999 (2001) ՀՔ - 同门 一 化 工 和 石油 化 工 用 工业 阀门 ， 
要 求 和 试验 
39 |EN12627—1999 工业 阀门 一 对 焊 连 接 的 钢 制 阀门 
40 IEN12760 一 1999 工业 阀门 一 承 插 焊 连接 的 钢 制 阀门 
41 IEN12982 一 2009 工业 阀门 一 对 焊 连 接 阀 门 结构 长 度 
42 |EN13397 一 2001 CAEN Ie 
43 |EN13547—2007 工业 阀门 一 铜 合金 球阀 


































































































































































































( 续 ) 
序号 标准 编号 标 准 名 称 
低温 容器 超 压 保护 安全 装置 ， 第 1 部 分 : 
44 |EN13648—1—2008 
Ail it # 11 sm 
45 IEN13709 一 2002 工业 阀门 一 钢 制 截止 阀 和 止 回 阀 
46 IEN13789 一 2002 1 BID ]--1% की AE RR 
石油 和 天 然 气管 道 输送 系统 ， 管 线 阀门 
47 |EN13942—2009 
(idt ISO 14313: 1999) 
液化 石油 气 设备 和 附件 ， 液 化 石油 气 
48 |EN13953—2003 (2007) Ce 
(LPG) 用 可 移动 充气 钢瓶 泄 压 阀 
49 |EN14129—2004 LPG BE FH E IR 
50 |EN26553 一 1991 FEHR Fri 
51 |EN26554—1991 RIERA ”结构 长 度 
52 IEN26704 一 1991 ՔՆ 7355 
53 |EN26948—1991 ZETUBUK BS FE BE IRE 
54 |EN27841—1991 FEES HOWE AOD 
55 |EN27842—1991 FEC HEME IT 
56 |EN28233—1990 热塑性 塑料 阀门 力矩 试验 方法 
57 |EN28659 一 1990 热塑性 塑料 阀门 疲劳 强度 试验 方法 
发 电厂 设备 和 系统 购置 指南 ， 第 7-2 部 
58 |EN45510 一 7 一 2 一 1999 a : 
分 : 管道 系统 和 阀门 . 锅炉 和 高 管 路 阀门 
工业 过 程控 制 阀 . 第 1 部 分 : 控制 阀 术 语 
59 |EN60534—1—2005 
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工业 过 程控 制 阀 . 第 




































































































































































60 |EN60534 一 2 一 1 一 1998 s SEN EUN 
Jj. 安装 条 件 下 流体 流量 的 标准 公式 
工业 过 程控 制 阀 . 第 2-3 部 分 : 流通 能力 
61 IEN60534 一 2 一 3 一 1998 ՍՅԱՆ 
验方 ; 
工业 过 程控 制 阀 . 第 3-1 部 分 : 法 兰 连 # 
二 通 式 、 截 止 型 、 直 通 式 控制 阀 结 构 长 度 
62 |EN60534 一 3 一 1 一 2000 n ice qois teg) 
MEER Go. Ip. fA RPE hl Hl 
结构 长 度 
工业 过 程控 制 阀 . 第 3-2 部 分 : աի 
63 |ENG0534—3——2—2001 Ge f ie * բ 分 V s pis] P 
的 旋转 控制 阀 结构 长 度 
工业 过 程控 制 阀 . 第 3-3 部 分 : 对 焊 连 接 
64 |EN60534 一 3 一 3 一 1998 二 通 式 、 截 止 形 、 直 通 式 控制 阀 结 构 长 度 
(IEC 60534--3--3--1998) 
附 表 B-14 AWWA 美国 给 水 工程 协会 标准 
序号 标准 编号 标 准 名 称 
球墨 铸铁 法 兰 和 球墨 铸铁 或 灰 铸 铁 螺 纹 
1 [AWWA C115/A21.15 一 2005 | ,,, 
法 兰 管件 
给 水 系统 用 钢 制 管 法 兰 NPS4 ~ NPS144 
2 |ANSVAWWA C207 一 2007 
( DN100 ~ DN3600 ) 
3 |ANSL/AWWA C500—2002 水 道 用 金属 密封 阅 阀 
4 |ANSI/AWWA C504—2006 橡胶 阀 座 密封 蝶阀 
公称 尺寸 从 NPS6 (70150) ~ NPS48 
5 |ANSL/AWWA C507—2005 











(DN1200) 的 球阀 




















































































































(E) 
序号 标准 编号 标 准 名 称 
NPS2 (DN50) ~NPS24 (DN600) 水 厂 设 
6 |ANSL/AWWA C508—2001 RESiM 
# FANEJA Xa Pig 
7 |ANSVAWWA C509 一 2001 水道 用 弾性 密封 周山 
8 |AWWA Ը510--2007 ոյ լէ FREI Ili SAF 
9 |ANSL/AWWA C512—2007 JR ԱՒ ա 
10 |ANS/AWWA Ը517--2005 ERRE PIE ER i O WE SE कु 
11 |ANSI/AWWA Ը540--2002 IT JAK JH HR 
12 ANS/AWWA C550—2005 阀门 和 消防 栓 用 防护 性 内 部 涂 
13 |AWWA C560 一 2007 铸铁 闸阀 
14 |ANSVAWWA C800—2005 地 下 管道 用 阀门 和 管件 
附 表 B-15 NACE 美国 防腐 蚀 工 程 师 协会 标准 
序号 标准 编号 标 准 名 称 
Բր 性 石油 精炼 工 n] 应 リク Ս 
le Se Int e की BE CAE 73 RBH 
材料 
田 硫化 应 力 裂纹 的 金属 
> | NACE MRO sz 2003426085 油 备用 抗 硫化 应 力 裂 纹 昌 材 
料 
i 硫化 氧 工 况 下 金属 抗 硫化 应 力 裂纹 及 
3 | NACE MR TM0177 一 2005 क 
应 力 腐蚀 裂纹 的 试验 室 试验 
4 | NACE TM0284 一 2003 管道 和 压力 容器 钢材 抗 氧 断 裂 的 评定 
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